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INTRODUCTION. 



Dans le Traité des Locomotives , dont la première édition française 
parut au commencement de 183S , nous avons exposé les bases d'une nou- 
velle théorie de la machine à vapeur. Nous nous sommes alors contenté 
d'en faire l'application aux machines locomotives , parce que le sujet nous 
y contraignait ; mais nous avons annoncé , toutefois , que cette théorie n'était 
pas moins nécessaire pour calculer avec exactitude , soit les effets , soit les 
proportions des autres machines à vapeur de tout genre et de tout système. 

Aussitôt après la publication de ce Traité , la théorie dont nous parlons 
fut adoptée dans plusieurs ouvrages. Un illustre membre de l'Institut , dont 
les sciences ont eu depuis à déplorer la perte , M. Navier , qui venait de 
publier, dans les Annales des Ponts et Chaussées de i855, un Mémoire 
sur l'emploi des machines locomotives , reprit immédiatement ce travail^ et 
présenta , en i 836 , dans le même Recueil scientifique , un nouveau Mémoire , 
dans lequel il reconnaissait l'exactitude de la théorie que nous venions d'in- 
troduire , et où il abandonnait , en conséquence , les procédés ordinaires de 
calcul pour leur substituer les nôtres. Le professeur anglais Whewell , dont 
le nom est bien connu dans les sciences , inséra de même les principes de 
cette théorie dans la S^. édition de son Traité de Mécanique; plusieurs 
ingénieurs en firent la base de leurs calculs pour l'établissement des ma- 
chines locomotives sur les chemins de fer qu'ils proposaient ; et , enfin , 
M. Wood, dans la S*', édition de son Traité sur les chemins de fer^ Londres, 
4838, l'adopta également (pages SSS-S77), sans mentionner, il est vrai , 
dans le cours de l'ouvrage , la source où il l'a puisée , mais en réparant 
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cBcore développé cette théorie que dans son ap- 
H tfk Bavait été considérée par ceux qui l'avaient 
^^ eowmt une théorie spécialement propre à ces ma- 
: ifaèord à fai démontrer d'une manière générale . et 
;itt\ diverses espèces de machines en usage. Mais 
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\ii.vin^^^ > 1 action de la vapeur est extrêmement simple , 
^'^ ' .,|MiiVie »» h détente ni la condensation , et qu'en outre ces 
'^'' '* ^ ttftHA^i^tttent continu, il restait beaucoup à faire pour établir 
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,^pii%cttftM^ à tous les autres systèmes de machines à vapeur, 
j att«r ^^^ ^^ Mémoires que nous présentâmes à l'Académie 
Je ll»^^^*i ^^ *® commencement de 1837 , et auxquels ce 
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oolut bien accorder son approbation , en reconnaissant que 
^ ^pMrtcnait relativement à la théorie en question. 
* ^^ '* •< Irtvaux que nous publions en ce moment, après leur avoir 

' t u^w^^^PP***^*^"* ^^"* '^^ ^^^^ ^°* P^^ susceptibles. Nous commen- 
*^ "'^^ ^ ^^,| ouvrage par des preuves de l'inexactitude de la théorie em- 



x^^^*-^ 



A 



' I nous ; ensuite, nous passerons au développement des principes 

I tvction mécanique de la vapeur ; puis , nous exposerons la théorie 

^ iK' Ia niA^'^'"^ ^ vapeur , prise dans sa généralité ; et , enfin , dans 

^^ 'trfs spéciaux , nous montrerons l'application particulière de cette 

V |..tia les divers systèmes de machines en usage. Dans cette dernière 

I % louvrage , se trouveront traités différens problèmes dont la solu- 

. ^I^iit pas encore acquise à la science , comme : le moyen de déterminer 

ittctnont propre des machines : le calcul de la vitesse du piston pour 

«linrae donnée , qui était resté impossible dans la théorie ordinaire ; la 

^^^.j^^lnatlon de la charge et de la détente qu'il faut donner à une machine 

lui faire produire son maximum d'effet utile ; la recherche du contre- 

ii(W correspondant au maximum d'effet utile dans les machines à simple 

;u*llou et dans les machines atmosphériques, etc. Du reste, on remarquera 
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qu'à l'exception d'une partie du chapitre II , concernant quelques lois 
connues sur les propriétés de la vapeur^ tout le reste de Touvrage résulte 
exclusivement de la théorie proposée , et , par conséquent ^ se trouve 
entièrement neuf. 

Pour faire de cet ouvrage un traité pratique , il aurait fallu y joindre une 
série d'expériences propres à déterminer la valeur précise du frottement des 
machines et des autres constantes qui flgurent dans les formules. Mais nous 
avons cru pouvoir nous arrêter , pour l'instant , à ce qui forme la théorie pro- 
prement dite des machines à vapeur , et c'est pourquoi nous avons conservé 
ce titre à l'ouvrage. Plus tard , nous comptons y ajouter ce complément 
important ; mais , on verra du moins , par les exemples de calcul que nous 
donnons pour chaque machine , que les déterminations approximatives dont 
nous nous sommes servi pour les constantes , peuvent déjà conduire à des 
résultats suffisamment exacts pour les besoins ordinaires de la pratique; et, 
du reste ^ le frottement est si peu de chose dans les machines bien faites, 
qu'une détermination plus précise à cet égard ne pourra jamais produire que 
de bien faibles changemeus dans les résultats. 

La manière incorrecte dont on a calculé jusqu'ici les effets ou les pro- 
portions des machines à vapeur nous parait la cause principale de ces dé- 
sappointemens continuels éprouvés à l'essai des machines^ et des procès qui 
en ont été la suite entre les acquéreurs et les constructeurs de machines. 
On croyait pouvoir assigner d'avance les effets que produirait une machine 
en construction ; mais l'expérience démontrait bientôt qu'on ne pouvait être 
assuré de remplir un but déterminé qu'autant que la machine était exac- 
tement calquée sur une autre déjà éprouvée , et que , dans tout autre cas , 
on restait dans le vague sur ses effets réels. Si donc , dans la crainte de 
livrer une machine trop faible , on lui donnait à dessein un excès de force, 
il arrivait qu'étant mal proportionnée pour son ouvrage , elle ne travaillait 
point avec toute l'économie à laquelle on s'était attendu ; et si , au con- 
traire , elle se trouvait trop faible , alors elle était incapable d'exécuter la 
tâche qui lui était imposée , et il fallait renoncer à son emploi ; ou bien , 
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reconnaissant Pinsaffisanoe de la machine, ceux qui étaient chargés delà con-* 
duire cherchaient à suppléer à son manque de force en augmentant la pres- 
sion dans la chaudière , c'est-à-dire en chargeant ou même en fixant tout-à- 
fait les soupapes de sûreté , et alors de terribles explosions en étaient souvent 
le résultat. C'est ainsi que , sur des bateaux à vapeur trop faibles pour re- 
monter les courans sur lesquels ils devaient naviguer , la vie d'un grand 
nombre de personnes a été compromise. 

D*un autre côté, les calculs analytiques par lesquels nous remplaçons les 
méthodes anciennes sont réduits à des formes si simples , qu'ils ne peuvent 
offrir le moindre embarras dans les applications , et nous n'avons pas craint 
de nous exposer à quelques répétitions pour en rendre l'usage encore plus clair 
et plus conmaode. Nous pensons donc que ces recherches pourront convenir 
également aux ingénieurs et aux praticiens , et l'importance du sujet nous fait 
espérer qu'elles pourront rendre quelque service. 

Cette édition a été augmentée ; nous y avons joint une représentation 
et une description détaillée de chaque espèce de machine à vapeur en 
usage , d'après les dessins originaux des premiers constructeurs anglais. Les 
noms bien connus de MM. W. Fairbairn , de Manchester ; Fawcett et 
Preston , de Liverpool ; B. Hick, de Bolton ; R. Stephenson , de Newcastle ; 
W. West , de Cornwall , etc. , nous sont un sur garant de l'utilité dont 
peuvent être ces dessins , dont quelques-uns représentent des systèmes de 
machines qui n'avaient pas été publiés jusqu'ici , et nous aimons à re- 
connaître l'empressement désintéressé avec lequel ils ont été mis à notre 
disposition. Nous espérons aussi que le public appréciera le talent de l'ar- 
tiste qui a su les reproduire dans des gravures aussi heureuses par le fini 
que par la clarté. 
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L'emploi des mesures anglaises se rencontrant fréquemment dans cet ou- 
vrage ) nous joignons ici une table de leur transformation en mesures 
françaises. Les bases qui ont servi à la calculer sont extraites de YAn- 
nuaire du Bureau des Longitudes pour 1844. 

TABLE DE TRANSFORMATION 
Des mesures anglaises en mesures françaises. 





POUCES 


P]£DS 


MILLES 


PIEDS CARRÉS 


IfOlUHES. 


en 


en 


en 


en 




centimètres. 


mètres. 


kilomètres. 


mètres carrés. 


1 


2.5400 


0.3047945 


1.6093 


0.09290 


3 


3.0799 


0.6095890 


3.2186 


0.18580 


5 


7.6199 


0.9143835 


4.8279 


0.27870 


4 


10.1598 


1.2197680 


6.4373 


0.37160 


S 


i 2.6998 


1.5239724 


8.0466 


0.46450 


6 


15.2397 


1.8287669 


9.6559 


0.55750 


7 


17.7797 


2.1335614 


11.2652 


0.65030 


8 


20.3196 


2.4383559 


12.8745 


0.74320 


9 


12.8596 


2.7431504 


14.4838 


0.83610 


10 


25.4000 


5.0479450 


16.0930 


1.92900 
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PIEDS CUBES 


UVRGS 


TONNES 


LIVRES 


NOMBRES. 


en 


en 


en tonneaux 


par pouce carre , 
en kilogrammes 




mètres cubes. 


kilogrammes. 


de 1000 kilogrammes. 


par centimclro carré. 


1 


0.028314 


0.4534148 


1.015649 


0.0702774 


2 


0.056628 


0.9068296 


2.031298 


0.1405548 


S 


0.084942 


1.3602444 


3.046947 


0.2108322 


4 


0.113256 


1.8136592 


4.062596 


0.2811096 


5 


0.141570 


2.2670740 


5.078245 


0.3513870 


6 


0.169884 


2.7204888 


6.093894 


0.4216644 


7 


0.198198 


3.1739036 


7.109543 


0.4919418 


8 


0.2265r2 


3.6273184 


8.125192 


0.5622192 


9 


0.254826 


4.0807332 


9.140841 


0.6324966 


10 


0.283140 


4.5341480 


10.156490 


0.7027740 



TABLE DES MATIÈRES. 



Pages. 
IHTMODQCTIOir. *••••••• •••••• T 

CHAPITRE L 

PREUVES DE L*IlfBXACTITUDB DES MÉTHODES ORDINAIRES DE CALCUL. 

S I. Mode de calcul ou théorie en usage , jusqu'ici , pour calculer Feffet 
des nuichiaes à vapeur^ et objections qui se présentent d'abord 

contre son exactitude. • ••• f 

S IL Formules proposées en outre , par divers auteurs , pour détermi- 
ner la vitesse du piston sous une charge donnée , et preuves 

de leur insuffisance ••••• 10 

S III. Aperçu de la théorie proposée. •••••••••• 42 

5 IV. Nouvelles preuves de l'exactitude de cette théorie et de l'inexac* 

titude de la théorie ordinaire • 16 

I Y. Expériences sur des machines stationnaires , qui confirment les 

observations précédentes •• âf 

S VI. Comparaison des deux théories par l'csxpérience. • • • • • S9 

5 VII. De l'aire des passages de la vapeur 36 

5 Vni. Des différences qui existent entre la théorie proposée et l'ancienne. 4i 

CHAPITRE II. 

0K8 LOIS QUI RiOLENT l'aCTION MÉCANIQUE DE LA VAPEUR , ET DES APPAREILS EN USAGE 

POUR MESURER SA FORGE ÉLASTIQUE. 

Article I. Des lois qui règlent ractian mécanique de la vapeur, 

S I. Relation entre la température et la pression , dans la vapeur eu 

contact avec le liquide 45 

5 II. Relation entre les volumes spécifiques et les pressions , h tempé- 
rature égale , ou entre les volumes spécifiques et les tempé- 
ratures , à pression égale , dans les vapeurs séparées du liquide. H 



XIJ 



TABLB DES MATIERES. 



5 II1« Relation entre les Tolumcs spécifiques, les pressions et les têmpé* 

ratures , dans les vapeurs en contact ou non avec le liquide. 
Xable du Tohine de la vapeur formée sous diférenles pressions, 

comparé au volume de Teau qui Ta produite 

5 IV. Relation directe entre les volumes spécifiques et les pressions, 

dans les vapeurs en contact avec le liquide 

5 V. De la chaleur constitutive de la vapeur en contact avec le liquide 
S yi. De la conservation du maximum de densité de la vapeur pour 

sa température , pendant son action dans les machines. . • 

Abticlb II. Deê appareils en usage pour mesurer la force élastique de la tapeur, 

5 I. Du manomètre k siphon 

C II. Du manomètre barométrique , ou manomètre du condenseur. • 
J m. Du manomètre d*air et de quelques autres instrumens employés 

pour mesurer la pression de la vapeur 

S IV. De rindicateur de Watt. 

S V. Tableau comparatif des divcra modes d*expriaier la pression de 
la vapeur 

CHAPITRE m. 



54 

57 

59 
64 

67 



73 
78 

80 
83 

88 



MSClUPTiON DBS Pftt^lCIPAUX APPAREILS DONT SE COMPOSENT LES MACHIUES A VAPEUR. 

I. Des différentes formes de chaudières en usage , ou des chaudières 
i fond concave , cyh'ndrique, à foyer intérieur, k bouilleurs, 

locomotive et marine 89 

n. Des accessoires de la chaudière, ou de Tappareil d'alimentation, 
des niveaux d'eau , du sifllct d'avertissement , de la soupape de 
sûreté, de la soupape renversée et du registre de la cheminée. • 95 

m. Des régulateurs, robinets , tiroirs et soupapes k vapeur. ... 403 

IV. Des excentriques et encliquctages 411 

V. Du piston et des appareils destinés k maintenir sa tige dans la 
direction de Taxe du cylindre , ou du parallélogramme et des 

guides parallèles 125 

VI. Du condenseur et de ses accessoires , ou de la pompe d'eau 

froide, de la pompe d*air et de la pompe d'eau chaude. . 130 
VII. Des appareils r^ulartsateurs pour les machines k double action , 

ou du \olaiit, de la soupape k gorge et du gouverneur. • 433 
VIII. Des appareils régulari^atcurs pour les machines k simple action, 

ou de la EOup:ipe régulatrice et de la cataracte 435 

IX. Des appareils propres k mesurer les effets des machines, ou 
du compteur , du frein dynamométrique , de Findicateur de 
Wati et de rindicateur permanent. • • • 439 



lABLB DBS HAHÉMS. ^ 

CHAPITRE IV. 

THÉORIE GÉNÉRALE DE LA MACHINE A VAPEUR. 

Pages. 

JkmTicLB I. Des divenes espèces de machines à vapeur y et des problèmes qui se pré- 
sentent dans leur application aux travaux industriels. 

S I. Classification des machines à vapeur en usage 145 

§ II. Des divers problèmes qui se présentent dans le calcul des machines 

à vapeur 149 

§ III. De runiformité du mouvement dans les machines à vapeur. . . JSI 

Article II. Des effets des machines , dans le cas é^une course f admission ou détente 

donnée, avec une vitesse^ une charge ou U9ie vaporisation quelconques. 

§ I. De la vitesse du piston, avec une vaporisation et une charge données. 1 57 
S II. De la charge de la machine pour une vaporisation et une vitesse 

données 16^ 

§ III. De la vaporisation nécessaire pour produire une vitesse voulue avec 

une charge donnée • 164 

S IV. Des diverses expressions de l'effet utile 165 

Article m. Du maximum feffetutHe avec une détente ou course d^admission donnée. 

S I. De la vitesse du maximum d'effet utile • • • 170 

5 n. De la charge du maximum d'effet utile 173 

5 III* Mode fourni par la recherche précédente, pour déterminer le firot- 
tement des machines non chargées, leur frottement additionnd 
par unité de la charge , et leur charge totale lorsque celle-ci n'est 

pas connue par un calcul direct 1 74 

S IV. De la vaporisation de la machine • • . 175 

§ V. De l'effet utile maximum de la machine 176 

Articlb IV. Du maximum absolu f effet utile. 

§ I. Détente qui produit le maximum absolu d'effet utile 177 

S II. Tables pour la solution numérique des formules présentées dans les 

divers articles précédens, pour lés machines h double action. • 179 

CHAPITRE V. 

MACHINES A HAUTE PRESSION , OU MACHINES A DOUBLE ACTION , A HAUTE PRESSION , SANS 

DÉTENTE ET SANS CONDENSATION. 

Article I. Description de la machine • jgf 

Article II. Théorie des machines à haute pression et des machines safis détente en 

général. 

5 I. Des effets de la machine, ayecune charge ou une vitesscquelconques. 185 
§ II. Du maximum d'effet utile de la machine 188 

Article III. Formules pratiques pour le calcul des machines d haute pression , et 

exemple de leur application. 189 



xIt table DBS MATIÈRES. 

CHAPITRE VI. 

MACHINES LOCOMOTIVES. 

AftTiCLB L Description de la machine •••• 197 

AftTicLB II. Théorie des machines locomotives • • • S04 

Aetiglb m. Formules pratiques pour le calcul des machines locomotives, et exem* 

pU de leur application S08 

CHAPITRE YH. 

MACHINES DE WATT A DOUBLE ACTION, OU MACHINES A DOUBLE ACTION, A BASSE PRES- 
SION ET A CONDENSATION, SANS DÉTENTE. 

Abticlb I. Description de la machipie. 

S I. Description d'une machioe de ce système pour manufactures. • • S<7 
5 II. Description d*une machine de ce système pour bateaux à vapeur. 33S 

Article II. Formules pratiques pour le calcul des machines de Watt à doulUe aeHon , 

et exemple de leur application^ 

5 I. Développement et application des formules exposées. • • • 326 
^ II. Considérations sur Tapplication du mode ordinaire de calcul aux 

machines de Watt 23S 

CHAPITRE VIII. 

MACHINES DE CORNWALL A DOUBLE ACTION, OU MACHINES A DOUBLE ACTION, A HAUTE 

PRESSION, A DÉTENTE ET A CONDENSATION. 

Article I. Description de la machine •»••• S40 

Article IL Formules pratiques pour le calcul des machines de Comwall d double 

action > ••• 246 

CHAPITRE IX. 

machines DB WOOLF, OU MACHINES A DOUBLE ACTION, A HAUTE PRESSION, A CONDENSA* 

TION ET A DÉTENTE DANS DEUX CVLINDRES. 

Article I. Description de la machine •••• 255 

Article II. rAéorie des machines de Woolf. 261 

Article III. Formitks praiiques pour h caleut des machines de Woolf m • • • 267 



TABLB DBS MAT1ÂRE8. XV 

CHAPITRE X. 

«ACBINBS d'bVARS, OU MACHINES A DOUBLE ACTION, A HAUTE PBES810N, A DÉTENTE ET 

SANS CONDENSATION. 

Pages. 

Abticlb L Description de h machine. ••••••••••••• S73 

Abticle II. Formules pratiques pour k cakul des machines d^Evans^ et exemple de 

leur application •••••••• 377 

CHAPITRE XI. 

MACBINES DE WATT A SIMPLE ACTION , OU MACHINES A SIMPLE ACTION, A BASSE PBESSION, 

A DÉTENTE ET A CONDENSATION. 

Abticlb I. Description de la machine S85 

Abticle II. Théorie de la machine de Watt à simple action. 

§ I. Du règlement de la machine • 293 

S II. Des conditions du travail de la machine • • 396 

$ III. Des effets de la machine , avec une détente , un contre-poids et 

une charge ou une vitesse quelconques 298 

5 TV. De la charge ou de la vitesse qui produisent le maximum d*effet 

utile, avec un contre-poids et une détente donnés. • • • 507 
S V. Détermination du frottement de la machine non chargée, et de son 

frottement additionnel par unité de la charge supportée parlepiston. 309 
5 VI. Du contre-poids le plus avantageux pour une détente donnée. • 310 
5 VII. De la détente qui produit le maximum absolu d'effet utile ... 312 
§VIII. Tables pour la solution numérique des formules, pour les ma- 
chines à simple action • 314 

Abticlb III. Formules pratiques pour le calcul des machines de Watt d simple 

action , et exemple de leur application 318 

CHAPITRE XII. 

MACHINES DE COBNWALL A SIMPLE ACTION , OU MACHINES A SIMPLE ACTION , A HAUTE- 

PBESSION, A DÉTENTE ET A CONDENSATION. 

Abticlb I. Description de la machine ••••••• 330 

Abticlb II. Théorie de la machine de Comwail à simple action^ 

S I. Du règlement de la machine • 338 

5 II. Des effets de la machine dans les différens cas qui peuvent se présen- 
ter , et des conditions qui lui font produire son maximum d*effet utile. 339 

Abticlb III. Formules pratiques pour le calcul des machines de Comwail à simple 

action , et exemple de leur application. 



nj TAnC DBS VATIÈRCS. 

S I. Formules pratiques et exemple de leur application 346 

% II. Des causes qui rendent l'effet utile des machines de Gomwall à sim- 
ple action supérieur à celui de toutes les autres machines à vapeur. 56i 

CHAPITRE XIIL 

«AGHfMB ATSOSPHÉBIQinS. 

AiTicLi I. Description de la machine S€7 

Article II. Théorie de la machine atmosphérique. 

g I. Bu règlement de la maeUoe S7S 

g II. Des effets de la machine avec un contre-poids, une ddture du robi- 
net d*injection et une charge ou une vitesse quelconques. • • 375 

J m. De la charge ou de la vitesse qui produisent le maximum d^ffet 
utile pour une dAtnre du robinet d'injection et une détente oa 
un contre-poids fixés • 383 

3 IV. Détermination du frottement de la machine non chaînée, et de son 
irotiement additionnel par unité de la chai^ supportée par le 
piston 38i 

g V. De Ja clàturo du robinet d'injeclion la plus avantageuse pour une 

détente ou un contre-poids donnés 586 

>{ VI. De la détente ou du contre-poids qui produisent le maximum absolu 

d'effet utile 387 

5 VU. Tables pour la solution numérique des formules, pour les machines 

atmosphériques 39i 

AaricLi m. PormmUê pnUiipteê pour te ealeul des machines atmospkériqms et 

exemple de leur 4ipplieatùm 394 

APPENDICE. 

C0URTI8 NOTIONS DESTINÉES AUX PERSONNES PEU FAHIUARISÉES AVEC LES SIGNES JaLGÉBRI - 
QUESj ET PROPRES A LEUR RENDRE cIaIR ET FACILE L*USAGB DES FORMULES J CONTENUES 
DANS L*OUVRAGE i09 



THÉORIE 



DE LA 



MACHINE A VAPEUR 



CHAPITRE PREMIER. 



PREUVES DE LINEXAGTITUDE DES MÉTHODES ORDINAIRES DE CALCUL. 



% V. Mode de calcul ou théorie en usage jusqu'ici pour calculer Veffet des machines 
à vapeur f et objections qui se présentent dabord contre son exactitude. 

Le but de cet ouvrage est de démontrer que le calcul des effets ou des proportions 
des machines à vapeur , tel qu'il est employé dans la pratique , ou indiqué par les 
auteurs qui ont traité ce sujet , est entièrement fautif , et de développer une théorie 
qui mène à des résultats plus exacts. Nous devons donc néeessairetnent consacrer 
le premier chapitre à prouver l'inexactitude des méthodes ordinaires de calcul • 
puis nous passerons successivement au développement de la théorie proposée et u 
son application aux divers systèmes de machines a vapeur en usage. 

L*effet produit par une machine se compose de deux élémens : la résistance 
qu*elle met en mouvement et la vitesse qu'elle communique à cette résistance. Il en 
résulte que les calculs qui se présentent d'abord dans l'application des machines se 
rapportent aux deux problèmes suivans : 

1 **. La machine étant supposée construite , et la vitesse de son mouvement don- 
née , déterminer la résistance qu'elle pourra mouvoir ; 

¥. La machine étant supposée construite , et la résistance qu'elle doit mouvoir 
étant connue , déterminer la vitesse qu'elle communiquera à ceUe résistance. 

Ensuite , un troisième problème se présente encore , et il est la conséquence 
naturelle des deux premiers , savoir : 

S*. La résistance à mouvoir étant connue , ainsi que la vitesse qu'il est nécessaire 
de lui communiquer , déterminer les dimensions qu'il convient d'adopter dans la 
construclion de la machine pour qu'elle produise cet effet. Dans les machines à 

I 
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Tapeur , ce troisième problème revient à déterminer les dimensions de la chaudière , 
0U , si Ton veut , la vaporisation dont elle doit être capable , pour obtenir les 
effets voulus. 

Ces trois problèmes forment la base de tout le calcul des machines k vapeur. Ils 
peuvent se modifier de diverses manières , et donner lien à piusieun questions dont 
nous nous occuperons plus loin ; mais la solution de ces questions dépendra tou- 
jours de celle des trois problèmes fondamentaux dont nous venons de parler. Ainsi, 
par exemple , trouver Icffet utile d'une machine dont on compte les coups de piston , 
c'est-à-dire dont on connaît la vitesse, revient à déterminer la résistance qu'elle peut 
mouvoir à ceUe vitesse , puisque , cette résistance une fois connue , il suffira de 
la multiplier par la vitesse donnée pour avoir Teffet utile cherché. La force en 
chevaux d*une machine, et son eflct pour un poids donné de combustible , n'étant que 
l'effet utile de la machine rapporté à des unités particulières , savoir » la force d'un 
cheval comme force produite , ou la consommation d'une unité de combustibie 
comme force appliquée , il est clair que ces questions retomberont dans celle de 
l'effet utile dont on vient de parler. C'est d'ailleurs ce qui se reconnaîtra facilement 
quand nous traiterons spécialement de ces questions. 

Ainsi , toutes les recherches relatives aux machines & vapeur se traduisent , en 
définitive , dans les trois recherches que nous avons énoncées : trouver la chaire , 
trouver la vitesse , trouver la vaporisation. 

Le seul mode de calcul en usage jusqu'ici , pour connaître , soit l'effort dont est 
capable une machine à vapeur , soit l'effet utile qu'elle peut produire , est de faire 
d'abord le calcul en supposant que la vapeur agit dans le cylindre avec la même force 
élastique que dans la chaudière ; puis de réduire ensuite le résultat obtenu , dans une 
certaine proportion indiquée par un coefficient ou par une fraction constante. Cette 
méthode , que nous appellerons méthode des coelBciens , résulte de ce que , n'ayant 
aucun moyen de connaître à priori la pression de la vapeur dans le cylindre» on de- 
vait nécessairement la supposer d'abord égale à celle de la chaudière. Mais comme 
le résultat ainsi obtenu , et qu'on appelait résulmt théorique , se trouvait toujours de 
beaucoup supérieur aux résultats pratiques auxquels on le comparait , on recon- 
naissait qu'une réduction était nécessaire. 

La nécessité de cette réduction était attribuée à deux causes : 1"*. à ce que, dans le 
calcul , on avait négligé le frottement de la machine , et la dépense inutile de va- 
peur qui a lieu & chaque coup de piston , par suite du remplissage des espaces vides 
exprimés sous le nom de liberté du cylindre ; T. k ce qu'on n'y avait pas tenu 
compte des pertes résultant des causes suivantes : le rétrécissement des passages^ les 
coudes des conduits , le frottement de la vapeur dans les tuyaux , les fuites de vapeur 
et sa condensation partielle. Et comme ces causes parûssaient devoir agir d'une ma- 
nière semblable , non-seulement dans la même machine , tant qu'on n'y teseit pas 
varier les passages de b vapeur , mais dans les machines d'un même système , oo 
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jugeait qu'elles produiraient , sur le résultat définitif du calcul , une réduction pro* 
portionnée à sa valeur totale. 

Par conséquent , on croyait pouvoir arriver au résultat réel , en réduisant le ré- 
sultat théorique dans une certaine proportion constante. D autre part , on jugeait 
aussi que le rapport des effets théoriques aux effets pratiques ne pouvait être le même 
dans les divers systèmes de machines à vapeur ; on avait donc été conduit à admettre 
en outre un coefficient différent pour chaque système. 

Ce mode était le plus naturel , et il était même le seul à suivre , tant qu'on n'a- 
vait pas de moyen de déterminer à lavance quelle serait la pression réelle de la 
vapeur dans le cylindre , sous des conditions données. Aussi , quoique notre but soit 
de démontrer les erreurs qui résultent de l'application de ce calcul , et de le rem- 
piaœr par un autre , nous sonunes loin de vouloir déprécier les ouvrages où il se 
trouve développé. Sans doute on devait fort bien savoir que ce mode , par cela 
nième qu'il consistait dans l'emploi d'un coefficient pour représenter en bloc des 
effets qui n'avaient jamais été l'objet d'un mesure directe , ne pouvait être qu'une ^\* 
prcNumation , qu'une méthode d'attente. On ne l'employait que conune on se sert 
d^n instrument mauvais , jusqu'à ce qu'on en ait un meilleur. Plusieurs des ou- 
vrages où il est expliqué reconnaissent en même temps que la théorie de la machine 
è vapeur est encore ineomme ou imparfaitement étudiée. D'ailleurs , tous ces ouvrages 
ne tnutent pas la question d'une manière entièrement semblable ; ce qui fait que 
œ que nous allons dire ne pourrait s'adresser à tous également. Ainsi , nous desirons 
que l'on comprenne parfaitement que c'est pour établir l'exactitude de la méthode que 
nous aBons proposer , et non pour attaquer d'autres écrits , que nous comparerons 
ensemble les deux ealeuls , lorsqu'il sera nécessaire. 

Pour revenir à la méthode en usage ^ voici comment on procédait. On calculait 
l'effort appliqué sur le piston , en supposant la pression de la vapeur dans le cylindre 
égale à la pression dans la chaudière, c*est-à-dire , qu'on multipliait l'aire du pis- 
ton par la pression de la chaudière , diminuée de celle de la vapeur non condensée 
sur la face opposée du piston , ce qui donnait Teffort appliqué par la machine ; puis 
on multipliait cet effort par la vitesse du piston , et Ton avait ainsi l'effet théorique de 
la machine. Ensuite on comparait le résultat de ce calcul avec celui de quelques ex- 
périences laites sur des machines du même genre , et le rapport entre les résultats 
fournissait an coefficient fractionnaire , qu'on regardait comme le rapport constant 
entre les effets théoriques et les effets pratiques , pour toutes les machines du même 

système. 

En supposant , par exemple , une macliine à haute pre3sion sans détente , et appe- 
lant a l'aire du cylindre , <a la pression effective de la vapeur par unité de surface dans 
la chaudière, et t; la vitesse donnée du piston, a m était Feffort exercé, et a^t; 
Feffet théorique qui devait se produire. Si donc l'expérience , au lieu de donner un 
effet égal à awt; , n'en avait donné , dans certains cas , qu^une fraction que nous 
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ësprimorons par kj on admettait le coefficient k comme représentant le rapport 
constant entre les effets théorique et pratique. De sorte que l'effet utile d'une ma- 
chine sans détente était représenté par 

katêV} 

ou bien l'effort théorique de la machine étant exprimé par a» , son effort utile , 
ou la résistance que pouvait mouvoir le piston , était représenté par 

aRssAafl», 

en exprimant par R cette résistance supposée , répartie par unité de la surface 
du piston. 

Le coefficient , tel que nous venons de l'indiquer , s'appliquait à la pression effec- 
tive ou utile de la vapeur dans la chaudière , c'est-à-dire, à la pression de la chau* 
dièrc diminuée d'abord de la contre-pression due à la vapeur non condensée sur 
la face opposée du piston. Mais , au lieu de faire le calcul de cette manière , quel* 
ques auteurs indiquaient un coefficient applicable à la pression absolue de la vapeur 
dans la chaudière , c'est-à-dire à la pression prise avant toute déduction pour la vapeur 
non condensée. C'est la méthode suivie par l'auteur anglais Tredgold. 

Les coefficiens indiqués par cet auteur , pour passer de la pression abeoluê de la 
vapeur dans la chaudière , à la portion de cette pression qui produit l'effet utile , 
étaient les suivons ( Tredgold , Traité de la machine à vapeur , art. 367 , 379 , 
383 , 396 , 409 , 408 , 411 , 416 , 436 ) : 

Blachincs sans condensation et sans détente 0.60 

Machines sans condensation et à détente ( pendant Tadmission de la vapeur dans 

le cylindre ) 0.60 

Machines sans condensation et à détente dans deux cylindres combinés (pendant 

Tadmission delà vapeur dans le cylindre) 0.47 

Machines à simple action , de Watt 0.60 

Machines à simj)lc action et & détente (pendant Fadmission de la vapeur dans le 

cylindre) • • • • • 0.60 

Machines rotatives ou à double action , de Watt 0.65 

Sfachines rotatives ou à double action et à deux cylindres combinés. . . • 0.48 
Machines atmosphériques ( coefficient à appliquer à la pression atmosphérique 

et comprenant une déduction pour la pression de la vapeur non condensée 

sur la face opposée du piston). 0.51 

3Iacliincs atmosphériques , à condenseur séparé (coefficient à appliquer comme 

le précédent) 0.54 (*) 



(*) En présence de toutes les explications données, et ineessamment répétées par Tredgold , pour 
montrer comment on doit calculer Teffet utile des machines , d'apréi la pr«$$i<m de la vapem' dam 
ia chttudièrt , en passant do eelle-d i la pression dans le cylindre , au moyen d*ttn coefficient , il est 
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Ces coefficiens , à Texceptioa des deux derniers , devaient être appliqués , ainsi 
que nous Favons dit , à la pression absolue de la vapeur dans la chaudière (c'est-à- 
dire , sans déduction préliminaire de la pression atmosphérique ou de la pression de 
la vapeur non condensée contre la face opposée du piston). Ik étaient donc censés 
faire connaître d'abord le rapport entre la pression absolue théorique et la pression 
absolue pratique de la vapeur sur le piston. Ensuite , une fois cette dernière con» 
nue , pour en déduire la pression utile pratique , c'est-à-dire , l'effort définitif ap» 
pliqué par la machine à la production de l'effet utile , il restait à retrancher da 
résultat précédent , soit la pression atmosphérique , soit la pression du condenseur ^ 
selon que la machine était sans condensation ou à condensation. 

Cette méthode offrait donc quelque légère différence avec la précédente , mais 
cependant toutes deux pouvaient conduire au même résultat , si les coefficiens 
étaient choisis en conséquence ; ainsi , par exemple , pour une machine à haute 
pression , sans condensation , travaillant à une pression absolue de 65 livres par 
pouce carré , ou à la pression effective de SO livres par pouce carré , un coef- 
ficient 0.50 , appliqué à la pression effective , donnait sensiblement le même 
résultat que le coefficient 0.60 appliqué à la pression absolue. Car l'effort utile 
par pouce carré , sur le piston , calculé par la première méthode , était 

0.50 X KO = 25 livres ; 

et , calculé par la seconde , cet effort utile était 

0.60X65— 15 = 24 livres. 

On conçoit d'ailleurs , en effet , que , puisque le coefficient représentait une 
perte , il revenait au même de retrancher les 0.4 de 65 Ibs , ou les 0.5 de 
50 Ibs , et qu'ainsi on devait parvenir au même résultat des deux manières. 
L'une et l'autre méthode étaient donc en usage, et c'est pourquoi nous avons 



diflicîle de comprendre comment M. Woolhoase , dans la deuxième édition de Tonvrage de Tredgold , 
publiée en 1838, a pu avancer (page 186 de TAppcndice ) que Tredgold calculait Teffet utile des ma- 
chines d*aprè5 la vaporisation dans la chaudière. La preuve qu*il en donne consiste en ce que , dans 
le produit formé par Tancicnne théorie pour représenter Teffet utile , savoir , de Taire du cylindre 
par la pression de la chaudière , pour avoir Teffort exercé, et de celui-ci par la vitesse du piston , 
pour avoir Teffet utile, il arrive, en décomposant le résultat , que le produit de Taire du cylindre, 
par la vitesse du pbton , représente la contenance du cylindre multipliée par le nombre des coups 
de piston , et équivaut par conséquent à la dépense de vapeur par le cylindre. 11 n*en faut pas davantage 
â M. Woolhousc pour établir son assertion. Mais il faut convenir que si Tredgold employait la vapori- 
sation dans ses calculs , c^était bien alors sans le vouloir et sans le savoir ; car , loin de mentionner 
qu*on doive obêerver la vaporisation dans la chaudière , et s^en servir comme donnée de calcul , il n^in- 
dique jamais , au contraire , que Temploi de la pression et du coefficient constant. II est évident que 
Tredgold n*avait pas soupçonné Tingénicuse décomposition de sa formule , imaginée par M. Vroolbouse, 
et que ce n*est qu*après coup et sur la vue d^autres travaux , que celui-ci en a conçu la pensée. 
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dû les mentionner toutes deux ; mais , pour éviter la confusion , il convient 
d'observer que la seconde était censée donner le rapport des pnsiîoiif nhwrftifff 
de la vapeur dans la chaudière et dans le cylindre , et la première , le rapport 
des preisions effectives , ou des effets utUes théorique et pratique de la machine. 

Telle était la solution du premier des trois problèmes que nous venons d'é- 
noncer. Le second , celui qui consiste à déterminer la vitesse d'une machine 
avec une charge donnée, n'avait été l'objet d'aucune recherche par le mode de 
raisonnement que nous venons d'exposer. 

Le troisième problème , savoir la détermination de la vaporisation d'eau né- 
cessaire à la production d'un effet donné , avait été résolu d'une manière sem- 
blable au premier. La règle consistait à calculer le volume décrit par le piston, 
et à supposer que ce volume serait rempli de vapeur à la même pression que 
dans la chaudière , puis à appliquer encore un coefficient constant. En général, 
on employait le coefficient qui avait été déterminé dans le problème précédeni, 
mais on l'appliquait en diviseur , dans le but d'augmenter la vaporisation eo 
proportion des pertes qui étaient représentées par ce coefficient. 

Ainsi , les notations précédentes étant conservées , et q exprimant en outre le 
volume spécifique de la vapeur formée sous la pression de la chaudière , ou son 
volume rapporté au volume de l'eau qui l'a produite , on voit que le volume 
décrit par le piston , pendant l'unité de temps , était av. D'après la signification 
de la lettre q , ce volume de vapeur représentait un volume d'eau exprimé par 

av 

T* 

mais comme il était censé se faire une perte représentée par la fraction ou coef- 
ficient k , le volume d*cau réellement nécessaire pour sufBre à la dépense — » 
devait être 

s «s -1 — . 
*"** g* 

Tel était donc le calcul en usage ; on voit qu*il était censé résoudre deux seu- 
lement des trois problèmes fondamentaux des machines. Nous reviendrons plus loin 
sur ce qui concerne la détermination de la vitesse du piston sous une charge donnée. 

Outre ce qui vient d'être dit, les idées reçues relativement à la pression de la 
vapeur dans le cylindre , consistaient & penser que la pression dans la chaudière 
étant 'donnée et fixe , on pouvait à son gré faire varier la pression dans le cylindre, 
et y produire toutes les pressions qu'on voudrait , inférieures , toutefois , à celle de 
la ehaudière , en rétrécissant plus ou moins l'orifice des passages de la vapeur ; ci 
l'oncroyait que , quand cet oriGce était entièrement ouvert^ avec l'aire qu'on est 
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dans Fusage de lui donner dans les machines fixes, savoir : ii de Taire du qrlindre , 
la pression de la vapeur dans le cylindre ne pouvait différer que d'une quantité 
fon petite de la pression dans la chaudière. 

Cependant , comme Yindicateur de Watt , appliqué au cylindre de plusieurs ma- 
chines, y avait démontré une certaine diminution de pression comparativement à celle 
de la chaudière , les auteurs qui tenaient compte de ce fait , sans en voir la véri* 
table cause , le regardaient encore comme susceptible d'être exprimé par un rapport 
constant, et c'était l'un des élémens qui entraient dans l'explication de leur coefficient 
définitif. Ainsi , dans tous les cas , la pression du cylindre était considérée comme 
égale ou proportionnelle à celle delà chaudière , et, par conséquent, comme con- 
stante, tant que la pression de la chaudière ne changeait pas , mais nullement 
réglée par la résistance, et variable avec elle, quelle que soit la pression de la chau- 
dière , comme nous montrerons qu'elle l'est réellement. 

Les objections qui se présentent d'abord contre cette manière de calculer et de 
raisonner sont les suivantes: 

1"*. Le coefficient adopté comme représentant le rapport des effets utiles théoriques 
aux effets utiles pratiques , dans les machines stationnaires à haute pression , sans 
condensation , était 0.50 ; et on l'expliquait en disant que le reste , ou 0.50 de la 
force totale développée , représentait nécessairement les frolteroens et les pertes. 
Ce n'était pas qu'on eût mesuré ces frottemens et ces pertes , et qu'on les eût trouvés 
tels ; c'était seulement qu'il s'en manquait de cela que le calcul que l'on avait fait , 
et qui pouvait être inexact dans son principe même , ne coïncidât avec l'expérience» 

Mab pour se convaincre qu'une telle assertion, sur la valeur des frottemens ou pertes, 
ne reposait sur aucune base solide , il suffit d'examiner l'explication qu'essaie d'en 
donner l'auteur anglais Tredgold , qui suit aussi cette méthode. Il indique qu'on doit 
faire une déduction de 4 dixièmes sur la pression absolue de la vapeur ( pression 
atmosphérique comprise ) , ce qui revient , comme nous l'avons vu plus haut , à 
une réduction exprimée par 0.5 sur la pression effective ordinaire de ces machines ; et 
voici comment il explique cette perte dans l'effet produit ( 1 ) : 

Force nécessaire à Fintroduction de la yapeur dans le cylindre . • • • 0.007 

Force nécessaire pour chasser la vapeur dans l'atmosphère • • • . • 0.007 

Perte , par le refroidissement , dans le cylindre et dans les tuyaux • . • 0.016 

Frottement du piston , pertes et fuites 0.200 

Force nécessaire pour Fouverture des soupapes et le frottement des parties de 

la machine •••••••• 0.062 

Perte par suite de ce que la vapeur est interceptée avant la fin de la course . O.iOO 



mm 



0.392 



(I) Tk.lgoU , Traité d»$ Maekhm à vapeur, artide 387, page 30< de h tndaction franjùse. 
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Quand on fera attention que les nombres donnés iei expriment des fractions de la 
force brute totale de la machine » on se convaincra facilement de Timpossibilité d'ad- 
mettre de semblables évaluations ; car si , par exemple , la machine avait un effet 
àdile de 120 chevaux , ce qui, d'après le coefficient , lui suppose un effet brut de 
'20t), il faudrait 0.20 X 200 = 40 chevaux pour tirer le piston (c*est le tiers de 
Teffet produit); 52 chevaux pour surmonter le frottement total , etc. L'exagération 
resi évidente d'elle-même. 

D'ailleurs , en appliquant cette évaluation des frottemens à une machine locomotive, 
i|ui est aussi une machine à haute pression , et supposant qu'elle travaille à 60 livres 
de pression effective , ou 75 livres de pression absolue par pouce carré , on voit que si 
les cylindres avaient douze pouces de diamètre , ou 226 pouces carrés de surfoce , 
la force comptée ici comme représentant le frottement du piston serait de 226 X 75 
X 0.20 s= 3390 livres. Or , nos propres expériences sur le frottement des organes 
mécaniques de la machine locomotive Atlas , qui a ces dimensions et qui travaille k 
cette pression, démontrent que la force nécessaire pour mouvoir , non seulement 
' les deux pistons , mais encore tous les autres organes mécaniques quand la ma- 
. chine n'est pas chargée , et y compris les fuites , s'il est vrai qu'il y en ait dans une 
machine en bon état, n'est que de 59 livres appliquées à la roue , ou de 59 X 5.9 « 
348 livres appliquées sur le p iston ( Traité des Machines locomotives , 2*. édit. , 
cbap. YIII, p. 249). 

Il est , par conséquent , impossible d'admettre des évaluations aussi exagérées. 
*:2*. La mesure de l'effet théorique de la machine résulte de trois élémens , 
savoir : la surface du piston , la pression de la vapeur et la vitesse du mouvement. 
Les sept causes par lesquelles on explique la réduction qu'éprouve cet effet théo- 
rique sont : le frottement de la machine d'abord , et ensuite la liberté du cylindre , 
le rétrécissement des passages , les coudes des conduits , le frottement de la vapeur , 
les fuites de vapeur et sa condensation partielle. 

Or , parmi ces six dernières causes , il est clair que la liberté du cylindre et les 
fuites de vapeur ne peuvent , en aucune manière , changer la pression de la vapeur 
pendant son action : elles en peuvent bien diminuer la quantité utile , et par la 
réduire la vitesse du piston , mais elles n'en peuvent , à coup sûr , altérer la pres- 
sion. Quant au rétrécissement des passages . aux coudes des conduits et au froUement 
de la vapeur dans les tuyaux , on conçoit bien à la rigueur que , comme ils opposent 
un certain obstacle ou exigent une certaine force , ils puissent diminuer quelque peu 
la portion effective de la pression de la ^'apeur ; mais il est évident que leur effet 
principal doit toujours être de réduire la vitesse et non la pression de la vapeur. 
Des six causes énumérées , il n'y a donc que la condensation qui puisse diminuer 
efficacement la pression de la vapeur pendant son passage , et cette condensation 
est &-peu-près entièrement obviée par les précautions adoptées dans la pratique. 
Les autres causes n*ont pas d'effet sensible sur la pression. Donc , si ces causes 



i 
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produisent définitivement une réduction dans l'effet théorique , ce ne peut être qu'en 
raison de leur action sur la vitesse^ 

Mais quand on veut calculer l'effet théorique dans cette méthode, on multiplie 
d'abord Taire du piston par la pression de la vapeur dans la chaudière , ce qui 
donne Teffort théorique ; puis ensuite on multiplie ce résultat , non par la vitesse 
ihéorique de la machine , que l'on ne connaît pas et que l'on ne cherche pas à 
calculer , mais par sa vitesse observée ou pratique. Donc toute réduction applicable 
à la vitesse théorique se trouve , par cela même , faite déjà dans le calcul , et ne 
peut y être introduite de nouveau. 

Par conséquent, si, malgré l'usage qu'on a fait de la vitesse pratique dans le 
calcul , on est encore obligé de retrancher les | ou les \ du résultat obtenu , comme 
nous allons en voir des exemples , il faut que cette perte de f de l'effet total soit en- 
tièrement due au frottement , ce qui est évidemment impossible. 

S"". Nous venons de voir que , pour passer de l'effet théorique à l'effet pratique dans 
les machines à haute pression , sans condensation , on emploie en général le coeffi- 
cient O.SO 'y mais il y a plus , cette réduction de moitié , toute considérable qu'elle 
est , n'est pas encore assez , dans un grand nombre de cas , pour mettre en harmonie 
les eiletfi pratiques avec les effets appelés théoriques. 

En parcourant nos expériences sur les locomotives , on verra que , pour passer de 
l'effet utile théorique à l'effet utile pratique , la machine Siar exigerait quelquefois 
le coefficient 0.38, la machine Vesta le coefficient 0.45 , la machine Leeds le coef- 
ficient 0.43 , la machine Fury le coefficient 0.27 , etc. (*) , et que ces circon- 
stances se présentent plus ou moins toutes les fois que les machines tirent des charges 
régcres. Ce sont des calculs dont nous donnerons des exemples un peu plus loin. 

Ainsi j voilà des cas où il faudrait expliquer dans ces machines une perte de prés 
des trois quarts de leur force totale. 

Et cependant , dans les locomotives , les conduits de la vapeur ont une aire de ^ , 
au lieu de /, de l'aire du cylindre ; ils sont plongés dans la vapeur même de la chau- 
dière , ce qui rend toute fuite impossible , et les cylindres sont en contact avec 
la flamme du foyer , ce qui ne permet aucune condensation. Ainsi, il ne reste que 
le frottement et la liberté du cylindre pour expliquer l'énorme perte de 0.73 qu'elles 
subiraient. Or, ce frottement, mesuré par nous-mêmes, ne s'élève jamais , même avec 
les charges les plus considérables , au-delà de 0.15 ou 0.18 de ce qu'on nomme 
l'effet théorique , ainsi qu'on pourra le reconnaître plus loin , et la liberté du cylindre 
n'absorbe que 0.05 de la dépense totale de vapeur , ou de leffet brut produit. 

4*. Nous venons de voir que, pour les locomotives , le coefficient devrait , dans 



(•) Star descendant une pente à -n» nvec une charge de 59.8^ tonnes ; Vcsia descendant une 
pente â 7^57 avec 33.13 tonnes; Leeda montant une pente à tôTî »^«c 35.15 tonnes; Fury descen- 
dant une pente a ïtô7 avec iSM tonnes (p. A39à Uiàu Traité des Locomotive» ^ 2^ édition). 

2 
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certains cas, se réduire à 0.27. Mais dans d'autres cas , au contraire , on trouve que, 
pour la même machine , il devrait s'élever au-de-là de 0.80, conmie on peut en trou* 
ver des exemples dans notre Traité des Locomotives , pour tous les cas où la machine 
tirait des charges considérables. 

Par exemple , on trouvera que , pour passer de l'effet utile théorique à l'effet utile 
pratique , la machine Star exigerait quelquefois le eoefOcient 0.79, la machine Testa 
le coefficient 0.79 , la machine Leeds le coefficient 0.88, la machine Fury le coef- 
ficient 0.89 {*). Ainsi, toute la perte, si péniblement expliquée précédemment, se 
trouve avoir disparu tout-à-coup , et Ton remarquera cependant que cette circonstance 
ne se présente que quand la charge des machines est très-considérable , c'est-ft-dire 
quand leur frottement devient d'autant plus considérable aussi. 

Il est donc clair que ces différences inexplicables entre la théorie et les faits ne 
peuvent provenir que d'une erreur dans cette théorie elle-même, que les résultats 
qu'elle produit ne peuvent être considérés tout au plus que comme des approximations, 
et non comme susceptibles de faire connaître , d'une manière exacte et analytique , 
soit les effets , soit les proportions des machines. 

S II. Formules proposées en outre , par divers auteurs , pour déterminer la 
vitesse du piston sous une charge donnée , et preuves de leur insuffisance. 

Nous avons dit que , dans la théorie précédente , la vitesse du piston sous une 
charge donnée n'avait pas été l'objet d'une recherche spéciale. Quelques essais avaienl 
été entrepris à cet égard , mais par une route différente. On avait cherché à déduire 
la vitesse du piston de celle d'un gaz à la pression de la chaudière , qui s'éooo* 
lerait dans un gaz à la pression indiquée par la résistance de la charge contre le 
pbton. Les formules que nous allons citer plus loin , quoique présentées sans dis- 
cussion par leurs auteurs , ont évidemment été obtenues par ce moyen , comme 
l'indique assez leur formecomparée & celle des formules propres à l'écoulement des gaz. 

Un tel mode de calcul ne peut conduire à aucun résultat exact , car il donne 
uniquement la plus grande vitesse que soit susceptible de prendre le gaz à la plus 
grande pression en s'écoulant dans Tautre gaz ; or, dans la réalité , il est clair 
que la vitesse sera bientôt limitée par la quantité de vapeur que peut fournir la chau- 
dière par minute. Si cette production de vapeur suffit , par exemple , à remplir SOO 
fois le cylindre par minute , il y aura 200 coups de piston ; si elle suffit à le 
remplir 300 fois , il y aura 300 coups de piston ; et, enfin , si l'on suppose que 
la production de vapeur soit assez considérable pour suffire à la vitesse ci-dessus, 



( * ) Star moDUnt nne pente i j— avec une charge de 190.S7 tonnes ; Veêta montant onc pente à 
^ avec 35.19 tonnes ; Leeds montant nne pente à ^ avec 35.18 tonnes ; F«fy montant one pente i 
~ avec 86.16 tonnes, {p. 439 k 4U dn Traité deê Iccomotheê , 8*. éd. ). 
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qui est la plus grande possible pour des gaz ayant ces pressions respectives , alors 
cette vitesse s'établira , et non avant. 

Les formules obtenues par ce moyen donneraient donc le maximnm de vitesse pos- 
sible et non la vitesse réelle. S'il en était autrement, il serait indifférent qu'une machine 
eût une grande ou une petite chaudière , qu'elle produisit une énorme ou une très- 
petite quantité de vapeur par minute , la vitesse serait toujours la même. Aussi , 
les calculs de ce genre ne se trouvent-ils d'accord avec aucun fait pratique. 

D'ailleurs , à l'égard des formules qu'on pourrait tenter de déduire de considé- 
rations semblables & celles qui précèdent , il nous parait difflcile qu'on puisse en 
obtenir des résultats certains ; car la théorie du mouvement des fluides suppose 
ce qu'on appelle le parallélisme des tranches ; pour la simplifier , on l'applique ordi- 
nairement en considérant l'orifice du passage comme infiniment petit; le coeffi- 
cient de correction qu'on y emploie est celui qne l'expérience a indiqué pour les 
liquides , ou pour des différences de pression peu considérables dans les gaz ; on 
ne peut y tenir compte , d'une manière précise , ni des réductions de diamètre , 
ni des coudes à angle droit , mais arrondis , qui ont lieu dans le tuyau de conduite 
de la vapeur ; on n'y peut non plus faire entrer avec certitude le frottement de la 
vapeur à une grande vitesse , dans un tuyau étroit et d'une grande longueur. En- 
fin , on calcule le plus souvent dans la supposition d'un fluide semblable à l'eau , 
qui conserverait la même densité jusqu'à la sortie du tuyau , tandis que dans le 
toyau de conduite de la vapeur , la pression varie considérablement dans toute son 
étendue , étant en équilibre , à chacun de ses bouts , avec la chaudière d'une part 
et avec le cylindre de l'autre. Ce calcul engage donc dans des difficultés en quelque 
sorte inextricables , sans compter qu'il suppose toujours la production de vapeur 
inépuisable dans la chaudière , motif qui suffit à lui seul pour en démontrer l'inef- 
ficacité. 

Du reste , les recherches relatives à la question qui nous occupe se réduisent 
aux suivantes : 

1*. Tredgold , dans son Traité des cfiemins de fer (p. 83 de l'édition anglaise), 
propose une formule , sans la fonder en aucune façon sur les raisonnemens ou 
sur les faits. Cette formule est : 



= 2*oy/7X: 



y est la vitesse du piston en pieds par minute , / la course du piston , P la 
pression effective de la vapeur dans la chaudière , et W la résistance de la charge. 
Cette formule est destinée à faire connaître la vitesse du piston. Mais comme il 
n'y est fait aucune mention de la quantité de vapeur que fournit la chaudière par 
minute , il est clair qu'elle ne saurait donner la vitesse chercliée ; car , si elle pou- 
vait être exacte, la surface de chauffe, ou la vaporisation de la chaudière, serait 
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totalement indifférente. Une machine nlrait pas plus vite avee nne ehaudière qui 
vaporiserait 1 pied cube d*eau par une minute, qu*avee une chaudière qui n'en vapo» 
riserait que le 7 ou le à. Ainsi, cette formule est sans fondement. 

3*. Wood , dans son Traité des chemins de fer (p. 351 de la seconde édition 
anglaise ) , propose aussi , et de même sans discussion , la formule suivante : 



n/ 



il. 



V est la vitesse du piston en pieds par minute , / la course du piston , W la 
résistance de la charge et P le surplus de la pression dans la chaudière , au* 
delà de ce qu*il faut pour balancer la résistance W. Cette formule , ne contenant pas 
de ternie pour représenter la force de vaporisation de la chaudière , se trouve , 
eomme la précédente , démontrée inexacte à priori ; et nous ne citons pas ces faits 
pour diminuer le mérite de ces auteurs , mais seulement pour établir Fétat de la 
science dans l'ancienne théorie (*). 

Nous ne connaissons pas d'autre essai fait pour arriver à la solution de ce pnv^ 
Même , et l'on voit que ceux-ci ne sont nullement satisfesans* 

Par conséquent , sur les trois problèmes fondamentaux que nous avons énoncés, 
deux ont reçu une solution inexacte au moyen des coeffieiens , et le troisième n'en 
a reçu aucune. 

S III. Aperçu de la théorie proposée. 

Nous avons jusqu'ici démontré qu'il n'existe aucune formule analytique , ou 
aucun moyen exact de calculer les effets des machines à vapeur, cl, par conséquent, 
de déterminer les proportions qu'il convient de leur donner pour en obtenir des 
effets voulus. On construit un grand nombre de machines , qui sont censées de- 
voir satisfaire à des conditions exigées ; mais la vérité est qu'à moins qu'elles n'aient 
été calquées sur d'autres déjà établies , on n'en connaît les effets précis qu'en les 
soumettant à l'expérience après leur construction , c'est-à-dire quand il n'est plus 
temps d'appliquer le remède. Dans une machine qui est la plus puissante de toutes 
celles connues , et qui tend à devenir presque universelle , les erreurs ne peuvent 
être sans importance. Non seulement ces erreurs ont porté souvent préjudice à de 
grandes entreprises industrielles , et ont été l'occasion de débats entre les construc- 
teurs et les acquéreurs des machines ; mais elles ont même compromis la vie d'un 
grand nombre de personnes , parce qu'il s'est trouvé que des bateaux à vapeur , 



(•) Depuis , dans la troisième édition du même ouvnge (Londres, 1838, p. 1(83 i 877) 1 M. Wood 
a adopté enlièr ement la théorie développée dans notre Traité de$ Lœmoiivet , sans indiquer , dans le 
corps du lirre, la source d'où il a tiré cette théorie , mais en réparant ensuite cet oubli dans une 
nofe ajoiiUV oxprè* en Ictc de rtuvroge. 
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ayant été reconnus dans Fimpuissance d'accomplir la tache à laquelle ils étaient 
destinés , les ingénieurs ou les machinistes qui les dirigeaient n*ODt trouvé de re^ 
mède au mal que de surcharger ou même de fixer tout-à-fait les soupapes de sû^ 
reté , et souvent de terribles explosions en ont été le résultat. La nécessité et 
Futilité de nouvelles recherches à cet égard ne sauraient donc être mises en doute. 

Après avoir fait connaître l'état de la science , en ce qui concerne la théorie 
de la machine à vapeur, il nous reste à montrer sur quels principes nous établissons 
celle que nous avons à présenter. 

Nous expliquerons d'abord cette théorie dans toute sa simplicité , en supposant 
que la vapeur conserve la même température pendant son action dans la machine , 
et en nous bornant aux machines à vapeur rotatives sans détente , qui sont les 
plus simples. Pour l'établir, nous nous fonderons uniquement sur la considération du 
mouvement uniforme auquel ces machines parviennent nécessairement au bout d'un 
très-court intervalle de temps. Ensuite, nous présenterons un grand nombre d^ 
preuves théoriques et pratiques, qui finiront d'établir l'exactitude de nos raisonne* 
mens. Puis enfin , dans un chapitre suivant , nous reprendrons la même théorie 
dans toute sa généralité , de manière à la rendre applicable à tous les systèmes 
de machines à vapeur , et en y tenant compte des circonstances négligées d'abord.. 

On sait que , dans toute machine , l'eSort du moteur étant d'abord supérieur à la 
résistance , il se produit un mouvement très-petit qui s'accélère pendant un certain 
temps , jusqu'à ce que la machine ait atteint une certaine vitesse , qu'elle ne dépasse 
plus , le moteur n'étant pas capable d'en soutenir une plus grande avec la masse 
qu'il a à mouvoir. Une fois la machine arrivée à ce point , ce qui n'exige qu'un 
temps très-court , la vitesse continue la même , et le mouvement se maintient uni- 
forme pendant tout le reste du travail. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on 
commence à calculer les effets des machines , et l'on néglige toujours le peu de 
minutes pendant lesquelles leur vitesse se règle , c'est-à-dire les effets transitoires 
qui se produisent depuis la vitesse zéro jusqu'à la vitesse uniforme. 

Or, dans toute machine parvenue au mouvement uniforme , la puissance fait strio* 
tement équilibre à la résistance ; car si elle était plus grande ou plus petite , il y aurait 
accélération ou retardation de mouvement , ce qui n'a pas lieu. Dans une machine 
à vapeur , la force appliquée par le moteur n'est autre que la pression de la vapeur 
contre le piston ou dans le cylindre. Donc, cette pression dans le cylindre est strictement 
égale à la résistance que la charge eterce contre le piston. 

Par conséquent , la vapeur , en passant de la chaudière dans le cylindre , change 
de pression et prend celle qui représente la résistance du piston. Ce principe explique 
à lui seul toute la théorie des machines à vapeur , et met leur jeu comme à découvert. 

Il devient facile , en effet , de se rendre compte de ce qui se passe dans une ma- 
chine à vapeur qu'on met en mouvement. La vapeur, étant d'abord enfermée dans la 
chaudière à un certain degré de pression , se précipite dans les tuyaux de conduite. 
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et de la dans le cylindre , aussitôt que le robinet de distribution ou régulateur est ou* 
vert. En arrivant dans le cylindre , dont Taire est beaucoup plus grande que celle 
des tuyaux , celte vapeur se dilate d abord en perdant proportionnellement de sa 
force élastique ; mais comme le piston est encore immobile, et que la vapeur continue 
d arriver rapidement, Téquilibre de pression s'établit promptemcnt entre les deux vases, 
et le piston , poussé par toute la force de la vapeur , commence & se mouvoir len- 
tement. Le volant de la machine , son mécanisme entier et la résistance qui lui 
est appliquée , commencent donc à prendre une très-petite vitesse , qui 8*accélérc 
(Mir degrés insensibles ; et si , à la On de la course du piston , on supprimait tout- 
Â-coup l'arrivée de la vapeur , le piston ne s'arrêterait pas pour cela instantanément. Il 
serait entraîné quelque temps lui-même par l'effet de la vitesse qu'il a précédemment 
communiquée à la masse. D'après cet effet , il arrive qu'à la course suivante , la 
vapeur trouve le piston déjà lentement entraîné dans le sens rétrograde, au moment où 
elle lui imprime une nouvelle quantité de mouvement ; et celle-ci passe encore au volant 
et à la masse totale , où elle continue de s'accumuler. Ainsi, recevant à chaque course 
une nouvelle impulsion , le piston accélère peu à peu son mouvement , et flnit par 
.acquérir toute la vitesse que le moteur est capable de lui communiquer. 

Pendant tout oe temps, la vapeur continue de se produire dans la chaudière avec 
ià «nème vitesse , et d'arriver dans le cylindre ; mais à mesure que le piston acquiert 
'tto mouvement plus rapide et développe un plus grand volume devant la vapeur , 
•eette dernière s'y dilate en prenant une pression plus petite. Donc , enfin , lorsque 
•le piston a pris une vitesse capable de consommer , à sa pression réduite « toute 
la vapeur qui se forme dans la chaudière , la pression de la vapeur dans le cylindre 
devient égale à la résistance du piston , et le mouvement reste à l'état d'uniformité, 
comme on Ta dit plus haut. 

Ainsi , nous avons, d'après ce qui précède , la pression que la vapeur exerce réelle- 

'ment eontre le piston ; de sorte que si P* exprime cette pression par unité de surface, 

et que R représente la résistance de la charge contre le piston , supposée de même 

répartie par unité de surface et frottemens compris, la condition de l'uniformité du 

mouvement fournira d'abord la première équation de relation 

Cette équation éublit rinlensité de Feffort exercé par la puissance. S'il n'était 
question que d'un cas d équilibre , cette détermination sufGrait ; mais , dans un cas 
de mouvement, il faut , outre l'intensité de la force , considérer encore la vitesse 
avec laquelle cette intensité est appliquée. Or , dans le cas dont il s'agit , il est 
évident que c'est la vitesse de production de la vapeur dans la chaudière qui indique 
la vitesse avec laquelle la force ci-dessus est renouvelée ou appliquée. C'est donc à ce 
dernier élément de calcul que nous devons avoir recours pour obtenir , entre les 
données du problème , une seconde relation comprenant la vitesse du mouvement. 
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Cette relation nous sera fournie par la considération qu'il y a nécessairement égalité 
entre la quantité de vapeur produite et la quantité de vapeur dépensée , proposition 
qui est évidente d'elle-même. Si donc, nous continuons d'exprimer par S le volume 
d'eau vaporisé par unité de temps dans la chaudière et effectivement transmis au cy- 
lyndre , et par g le rapport du volume de la vapeur formée sous la pression P 
de la chaudière au volume de l'eau qui l'a produite , il est clair que 

sera le volume de vapeur formé par unité de temps et sous la pression P dans la 
chaudière. Cette vapeur passe dans le cylindre et elle y prend la pression P* ; 
mais si l'on suppose que , dans ce mouvement , la vapeur conserve sa température, 
ce qui , pour les machines que nous considérons , ne change que fort peu les 
résultats , la vapeur , en passant de la pression P à la pression P* , augmentera 
de volume en raison inverse des pressions. Ainsi , transmis au cylindre, le volume, 
9 S de vapeur , fourni à chaque unité de temps par la chaudière , deviendra 

D'un autre côté , v étant la vitesse du piston et a l'aire du cylindre , a v sera le 
volume de vapeur dépensé par le cylindre dans une unité de temps. Donc, en raison 
de l'égalité qui existe nécessairement entre la production et la dépense de vapeur , 
on aura la relation 

qui est la seconde relation cherchée. Par conséquent, en éliminant P* entre ces 
deux équations , on aura pour la relation analytique définitive entre les diverses 
données du problème , 

oS P 

Celte équation très-simple donne donc la vitesse que prendra le piston d'une 
machine sous une résistance donnée R. Si l'on suppose , au contraire , que la vi- 
tesse du mouvement soit connue , et que l'on veuille calculer la résistance que la ma- 
chine pourra mouvoir à cette vitesse , il suffira de résoudre la même équation par 
rapport à R , et l'on aura 

av 

Enfin , si l'on suppose que la vitesse et la charge soient données à l'avance , et que 
Ton veuille connaître la vaporisation que doit avoir la chaudière pour que la charge 
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donnée 8oil mise en mouvement à la vitesse fixée , il suffira encore de tirer de celte 
fdalion la valeur de S, qui sera 

Nous bornerons ici nos déductions , parce que , comme nous l'avons dit , ces 
trois problèmes sont la base de tous ceux qu'on peut se proposer dans les ma* 
chines , et qu'ils suffisent d'ailleurs pour pouvoir établir notre théorie et la com- 
parer avec le mode de calcul en usage. Mais , en reprenant ces mêmes questions 
avec plus de détails dans la suite de cet ouvrage , nous donnerons aux équations leur 
entier développement , et nous traiterons alors de toutes les autres déterminations 
accessoires qui se présentent dans les problèmes relatifs aux machines à vapeur. 

On voit y d'après ce qui précède , que nous fondons toute notre théorie sur ces 
deux faits , qui sont incontestables : l"". que la machine étant arrivée au mouvement 
uniforme , il y a nécessairement équilibre entre la puissance et la résistance , c'est- 
à-dire entre la pression de la vapeur dans le cylindre , et la résistance contre le 
piston , ce qui fournit d'abord la première relation 

P' = R; 

et 2*. qu'il y a nécessairement aussi égalité entre la dépense et la production de 
vapeur , ce qui fournit la seconde relation 

oS P 
a P' 

Et ces deux équations suflisent ensuite à la solution de tous les problèmes. 

S IV. Noutelleê preuves de VexaclHude de cette théorie et de Vinexactitude de la 

théorie ordinaire. 

Comme nous tirerons de l'examen des machines locomotives la plupart des con- 
sidérations que nous allons présenter d'abord sur les deux théories , et que nous avons 
déjà cité , dans le même sens , quelques faits relatifs à leur travail , nous dirons avant 
tout , à l'égard de ces machines , que nous les regardons comme étant sans contredit 
plus propres que toutes les autres à faire connaitre la vraie théorie du mouvement 
et de l'action de la vapeur. Les raisons de cette préférence sont : l"*. que ces ma- 
chines sont d'une simplicité remarquable ; 9". que la résistance qu'elles ont à 
mouvoir est d'une évaluation comparativement facile et susceptible d'une grande 
exactitude, puisqu'il s'agit simplement de peser le train qu'elles ont à conduire; 
tandis que , pour évaluer la résistance opposée aux machines stationnaires , il faut 
souvent des calculs très-variés et en même temps très-peu certains ; 3". que le frottement 
des locomotives est connu d'après nos propres expériences, et avec un degré d'exac- 
titude qui parait susceptible de confiance , puisque ce frottement a été déterminé par 
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plusieurs méthodes , qui sont devenues la vérification Tune de l'autre ; 4^*. qu'il est 
facile d'observer une machine locomotive dans cent circonstances différentes les unes 
des autres, en fesant à son gré varier la charge et la vitesse, ce qui peut se faire dans 
des limites irës-écartées ; tandis que , dans les machines stalionnaires , il arrive le 
plus souvent que la résistance à mouvoir n'est pas susceptible de variation , d'où 
résulte qu'on n'y voit jamais agir la vapeur que d'une même manière , et qu'ainsi 
Tétude de ces machines se réduit à-peu- près à 1 étude d'un cas particulier. D'un 
autre côté , il est évident qu'une théorie , pour être exacte , doit être générale , et 
par conséquent comprendre les locomotives aussi bien que toutes les autres ma- 
chines. Si donc un mode de calcul ne s'appliquait pas aux locomotives , il serait , par 
ce fait seul , démontré inexact. 

Pour revenir à la théorie que nous avons exposée , on voit qu'elle repose princi- 
palement sur ce que la vapeur peut bien se former dans la chaudière à une certaine 
pression P , mais qu*en passant dans le cylindre elle prend une pression R , stric- 
tement déterminée par la résistance sur le piston , quelle que soit d'ailleurs la 
pression dans la chaudière ; de sorte que , selon l'intensité de cette résistance , la 
pression dans le cylindre, loin d'être égale à celle de la chaudière , ou d'en différer 
dans un rapport constant , comme on le croit , pourra quelquefois lui être tout-&- 
fail égale et quelquefois en différer considérablement. Ainsi , lorsque , dans la 
théorie ordinaire , on fait d'abord le calcul en supposant que la vapeur agit dans le 
cylindre à la pression de la chaudière , on commence par introduire dans ce calcul 
une erreur souvent très-considérable et indépendante de toutes les pertes réelles que 
peut éprouver la machine, puisque l'on considère comme appliquée une force souvent 
deux ou trois fois aussi grande que celle qui est appliquée réellement. Il n'est donc 
pas étonnant qu'on soit ensuite dans la nécessité d'employer un coefficient | ou 7 , qui 
fait paraître énormes les pertes censées éprouvées par la machine , tandis que 
Terreur réelle est dans le point de départ même du calcul. 

IVous avons déjà prouvé ce mode d'action de la vapeur dans le cylindre, par 
la considération du mouvement uniforme ; mais en examinant ce qui se passe 
dans la machine , nous en trouvons à l'instant bien d*autres preuves : 

1"*. En effet , la vapeur , étant produite à un certain degré de pression dans 
la chaudière , passe dans le tuyau de communication , et de là dans le cylindre; 
elle s'y dilate d'abord , parce que l'aire de ce cylindre est de 1 à 25 fois celle 
du tuyau , et elle s'y élèverait promptement au même degré de pression que dans 
la chaudière , si le piston était immobile. Mais comme ce piston n'oppose au con- 
traire qu une certaine résistance , déterminée par la charge que meut la machine , 
40 livres par pouce carré , par exemple , il obéira dès que la force élastique de 
la vapeur dans le cylindre aura atteint ce point. Un piston qui ne supporte qu'une 
résistance de 40 livres par pouce carré n'est autre chose qu'une soupape chargée de 
40 livres par pouce carré. Si la communication entre la chaudière et le cylindre était 

3 
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complètement libre et sans tuyau ou rétrécissement , de sorte que les deux vases n'en 
formassent qu'un seul , le piston deviendrait une vraie soupape pour la chaudière ; 
et cette soupape cédant avant la soupape de sûreté , qui est chargée , par exemple , 
de KO livres par pouce carré , la vapeur ne pourrait s'élever dans la chaudière au«delà 
de 40 Ibs. par pouce carré. Comme la communication entre les deux vases n'est pas 
entièrement libre , le piston n'est pas une soupape pour la chaudière , mais il con- 
tinue d'en être une pour le cylindre. Donc la pression dans ce cylindre ne pourra 
jamais excéder la résistance du piston. 

2^. Une autre considération nous prouvera facilement encore que la pression de 
la vapeur dans le cylindre doit nécessairement être réglée , non par la pression dans 
la chaudière , mais par la pression de la résistance. En effet , s'il était vrai que la 
vapeur se dépensât dans le cylindre , soit à la pression de la chaudière , soit à toute 
autre pression qui fût à celle de la chaudière dans un rapport fixe quelconque , comme 
la quantité de vapeur élevée par minute dans la chaudière se dépenserait alors par le 
cylindre à une pression identique dans tous les cas et remplirait , par conséquent , 
le cylindre un nombre fixe de fois par minute , il s'ensuivrait que tant que la ma- 
chine travaillerait avec la même pression dans la chaudière , et les mêmes ouvertures 
ou passages de la vapeur , elle prendrait la même vitesse avec toutes les charges. 
Or , nous voyons précisément tout le contraire se produire , c'est-à-dire que plus la 
charge est petite , plus la vitesse de la machine devient grande. 

L'effet qui se produit alors s'explique bien facilement , quand on veut se rendre 
compte de ce qui se passe réellement dans la machine. Si l'on suppose que la vapo- 
risation , en fournissant , par exemple , 300 pieds cubes de vapeur par minute, à la 
pression de la chaudière , suffise à remplir 200 fois le cylindre , lorsque le piston 
est chargé de la résistance R ; une fois que cette résistance R sera remplacée par 
une résistance îR, la même masse de vapeur prenant dans le cylindre une pression 
moitié de ce qu'elle était avant , fournira par minute 400 cylindres pleins de vapeur, 
à la nouvelle pression. Donc, il est clair que la résistance ;R sera mise en mou- 
vement à une vitesse double de la résisUince R : ce qu'on observe effectivement , 
quand , dans Tévaluation de ceUe résistance , on fait entrer toutes les résistances par- 
tielles et frottemens réellement opposés au mouvement de la machine. 

S'*. En appliquant le même raisonnement à l'inverse , on voit que , s'il était vrai 
que la pression du cylindre fût dans un rapport fixe à celle de la chaudière , ou ai 
Ion veut , fût constante tant que celle de la chaudière ne varie pas , en calculant 
l'effort que peut exercer la machine , on le trouverait toujours le même , quelle que 
fût la vitesse du piston. Ainsi , à toute vitesse quelconque , la machine serait toujours 
capable de mouvoir la même charge. Or , ce résultat est encore démenti par l'expé- 
rience ; parce que , plus la vitesse du piston est grande , plus la pression de la va- 
peur baisse dans le cylindre; d'où résulte que la charge que peut mouvoir la machine 
diminue en même proportion. 



^ 
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4"*. Il est aisé d*en produire encore une autre preuve non moins évidente : s'il 
était vrai que la vapeur se dépensât , par le cylindre , à une pression égale à celle de 
la chaudière , ou qui fut à celle-ci dans un rapport fixe indiqué par un coefficient 
quelconque , puisqu'il faut toujours à une même locomotive le même nombre de tours 
de roue , ou le même nombre de coups de piston , pour parcourir la même dis- 
tance , il s'ensuivrait que tant que ces machines travaillent à la même pression , elles 
devraient consommer dans tous les cas la même quantité d'eau pour la même dis- 
tance. Or, la quantité d'eau dépensée, loin de rester constante , décroit , au contraire, 
avec la charge , comme on peut le voir dans les expériences que nous avons publiées 
sur ce sujet. Par exemple, la machine Atlas a dépensé 132 pieds cubes d'eau en 
tirant 19S.5 tonnes , et 95 pieds cubes seulement en tirant 127.6 tonnes (Traité 
des Locomotives, 2*. édit. , p. 284 et 442). Puisqu'il y a eu même nombre de cy- 
lindres de vapeur dépensés dans les deux cas , il faut bien que la vapeur qui rem- 
plissait les premiers ait une densité différente de celle qui remplissait les seconds ; 
et l'on voit encore ici que , malgré l'égalité de pression dans la chaudière et d'ouver- 
ture de régulateur dans les deux cas , la densité de la vapeur dépensée a suivi 
rintensité de la résistance , c'est-à-dire que la pression de la vapeur dans le cylindre a 
été réglée par cette résistance. 

tf"*. Par le même motif qu'on vient d'expliquer , la consommation de combus- 
tible devant être proportionnelle à la vaporisation effectuée , il s'ensuivrait encore , si 
la théorie ordinaire était exacte , que la quantité de combustible consommée par une 
locomotive donnée , pour la même distance , serait toujours la même , quelle que 
fût sa charge. Or, nous trouvons encore, par l'expérience , que cette quantité de com- 
bustible diminue , au contraire , avec la charge , conformément à l'explication que 
nous donnons des effets de la vapeur dans les machines {Traité des Locomotives^ 
y. édit., p. 350). 

G". Il est clair encore que si la pression dans le cylindre était , comme on le croit , 
constante pour une pression donnée dans la chaudière , dès qu'on aurait reconnu 
qu'une machine peut tirer une certaine charge avec une certaine pression , et lui 
communiquer un mouvement uniforme , il s'ensuivrait que jamais cette machine ne 
pourrait tirer une charge moindre avec la même pression dans la chaudière , sans 
lui communiquer un mouvement indéfiniment accéléré ; puisque la puissance , s'élant 
trouvée égale à la résistance du premier cas , se trouverait nécessairement supérieure 
i la résistance du second. Or, l'expérience prouve que dans ce second cas , le mou- 
Tement n'en est pas moins uniforme , comme dans le premier ; et la raison en est 
que la vapeur peut bien se former , dans la chaudière , à une pression plus ou moins 
élevée , ce qui importe peu , mais qu'en passant dans le cylindre, elle prend toujours 
la pression de la résistance ; d'où résulte que dans ce second cas , pas plus que 
dans le premier , la puissance n'est supérieure à la résistance » et qu'ainsi le mouve- 
ment doit rester uniforme. 
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7*. Enfin , en parcourant nos expériences sur les locomotives » on y verra la 
même machine tirer quelquefois une charge trës-faible avec une très-haute pression 
dans la chaudière ; et ensuite une charge très-forte , au contraire , avec une pression 
très-faible. Il est donc impossible d'admettre^ comme le veut la théorie ordinaire, qu'il 
y ait un rapport fixe quelconque entre les deux pressions. Du reste , cet clTct est 
bien facile à expliquer , car il tient simplement à ce que , dans les deux cas , la 
pression dans la chaudière était supérieure à la résistance sur le piston ; et c'était 
tout ce qu'il fallait pour que la vapeur , produite à cette pression , ou à toute autre 
satisfesant seulement à la même condition , pût , en passant dans le cylindre , 
prendre la pression de la résistance. 

On remarquera , du reste , que tous ces eflets ne peuvent se produire dans une 
machine à vapeur locomotive , sans se produire également dans une machine à 
vapeur stationnaire ; car , après tout , la vapeur n'en agit pas moins dans les cy- 
lindres exactement de la même manière , et il importe peu que , pendant l'action 
de cette vapeur , la machine change de place ou reste en repos , et que son propre 
poids forme , ou ne forme pas , une partie de la charge imposée sur le piston. 

Quant à l'opinion émise par quelques personnes , que la diminution excessive de» 
passages de la vapeur dans les locomotives et l'augmentation de la vitesse du piston , 
y produiraient des réductions d'effets qui n'ont pas lieu dans les machines sta- 
tionnaires , c'est là certainement une erreur. En effet , dans les locomotives , les pas- 
sages de la vapeur se font moyennement de ^ de l'aire du cylindre , comme on 
peut le vérifier à l'égard des machines dont nous avons donné les dimensions dans 
notre Traité des Locomotives (2*. édit. , p. 502) ; et chacun sait que, dans les ma- 
chines à vapeur stationnaires » on ne donne aux passages de la vapeur que ji de 
l'aire du cylindre. L'avantage , sous ce rapport » est donc en faveur des locomo- 
tives. Quant à la vitesse du piston , dans une locomotive qui parcourt de 15 & 30 
milles anglais par heure, ou de 1390 à 1760 pieds par minute , le piston, dont la 
vitesse n'est que i de celle de la roue, ne parcourt que 320 à 393 pieds par mi- 
nute. En mesures françaises , dans une locomotive qui fait de 34 à 33 kilomètres 
par heure , la vitesse du piston n'est que de 67 à 89 mètres par minute. Or, on 
sait que les machines stationnaires marchent à des vitesses variant entre 150 et 
300 pieds anglais par minute ; les vitesses des locomotives ne sont donc nullement 
hors des limites admises conune normales pour les machines stationnaires. Par con- 
séquent , on n'y trouve , ni à l'égard des passages de la vapeur , ni à l'égard de la 
irilesse du piston , des différences sur lesquelles on pourrait se croire fondé à admettre 
une théorie différente pour les deux espèces de machines. 
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5 V. Expériences sur des machines stationnaires , qui confirment les observations 

précédentes. . 

Nous venons de voir qu*il n'existe pas , entre les machines à vapeur locomotives 
et les machines à vapeur stationnaires , des différences qui donnent lieu de penser 
que la vapeur ne se conduirait pas dans les unes comme dans les autres; cepen- 
dant , pour qu'il ne puisse rester aucun doute à cet égard , nous allons maintenant 
présenter les résultats des diverses expériences que nous avons entreprises à ce sujet , 
et qui prouveront que dans les machines stationnaires , tout aussi bien que dans 
les locomotives , il est impossible d'admettre , comme le veut l'ancienne théorie ^ 
qu'il y ait , soit égalité , soit proportionnalité quelconque , entre la pression de la 
vapeur dans la chaudière et la pression de la vapeur dans le cylindre. 

Une machine à vapeur à haute pression , sans détente , employée à Brighton , 
en Angleterre^ à l'établissement public de la distribution des eaux dans la ville 
est la première que nous avons soumise à l'expérience. Cette machine présente les 
dimensions et données suivantes : diamètre du cylindre , 16 pouces ; course du 
piston , 3 pieds ; pression effective ordinaire de la vapeur dans la chaudière , 40 
livres par pouce carré; vitesse normale du piston, 60 courses ou 180 pieds par 
minute ; diamètre du tube à vapeur ,4.25 pouces. La machine peut mettre en 
jeu , soit 6 pompes d'épuisement , soit 3 pompes seulement ; nous nous sommes 
donc proposé de mettre à profit cette circonstance , pour examiner les conditions 
de son mouvement avec ces deux charges respectives. 

1". Expérience. La machine manœuvre 6 pompes de 18 pouces de course , dont 
3 de 8 pouces de diamètre et 3 de 8. K pouces de diamètre; elle a travaillé pendant 

6 heures minute , en vaporisant 143.285 pieds cubes d'eau, et a donné très-régu- 
lièrement , pendant ce temps, 56.11 coups de piston par minute. La pression effec- 
tive moyenne de la vapeur dans la chaudière, ou plutôt dans le tube à vapeur près de 
l'entrée du cylindre , prise au manomètre à mercure , était de 39.79 livres par pouce 
carré (maximum , 41; minimum, 38.5). 

2*. Expérience. La machine manœuvre 3 pompes de 8 pouces de diamètre ; elle 
a travaillé pendant 4 heures 50 minutes , en vaporisant 89.052 pieds cubes d'eau, 
et a donné 57.30 coups de piston par minute. La pression effective moyenne dans 
la chaudière était 40.42 Ibs. par pouce carré (maximum, 41.50; minimum, 40). 

3". Expérience. La machine manœuvre les trois mêmes pompes ; on cherche 
quelle est la moindre pression avec laquelle elle puisse se maintenir en mouvement. 
La pression effective dans la chaudière étant réduite à 15.5 livres par pouce carré, la 
machine maintient une vitesse de 42 coups de piston par minute. 

4*. Expérience. La machine marche à vide , fesant mouvoir seulement un arbre 
d'engrenage , mais sans pompes ; on cherche la moindre pression avec laquelle elle 
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peut se maintenir en mouvement. La pression effective dans la chaudière étant ré- 
duite k 3.5 livres par pouce carrée la machine maintient une vitesse de 23 coups 
de piston par minute. 

Pendant la première de ces expériences , la machine a travaillé dans son état 
régulier , c*est-à-dire avec son gouverneur à force centrifuge et sa soupape è gorge 
réglés comme à l'ordinaire , quand elle manœuvre six pompes. Pendant la deuxième 
expérience , la machine a également travaillé dans son état normal , quand elle ma- 
nœuvre trois pompes; il n'y avait donc absolument rien de changé aux circon- 
stances habituelles du travail de la machine. Pendant les troisième et quatrième 
expériences , tout est resté réglé comme dans la deuxième expérience. 

Il résulte de la quatrième expérience que le frottement de la machine , avec son 
arbre d'engrenage et ses roues dentées , mais sans charge proprement dite , ne pou- 
vait excéder 3.50 Ibs. par pouce carré de la surface du piston , et la lenteur exces- 
sive du mouvement permet d'admettre que l'équilibre de pression avait le temps de 
s'établir entre la chaudière et le cylindre j de sorte qu'on peut , sans erreur sensible , 
regarder 3.50 Ibs. par pouce carré comme représentant le frottement propre de 
la machine. 

La troisième expérience démontre de même que la charge totale de la machine 
avec 3 pompes , et tout frottement compris , ne se montait au plus qu'à 15.5 
livres par pouce carré de la surface du piston , et en en retranchant le frottement de 
la machine , il s'ensuit que la charge et le frottement des trois pompes de 8 pouces 
de diamètre s'élevaient à 19.0 livres par pouce carré. 

Enfin , puisque la charge des 3 pompes de 8 pouces était représentée par une 
pression de 1 2 livres par pouce carré , il s'ensuit que le travail des trois pompes 
de 8.5 pouces de diamètre devait , en proportion des trob premières , exiger une 
pression de 13.55 livres par pouce carré du piston ; de sorte que le travail des 6 
pompes ensemble , plus le frottement, formait une résistance totale de 13 -j* 13.55 
-|» 3.50 = 39.05 livres par pouce carré du piston à vapeur. 

Donc les expériences présentaient les résultats suivans : 

Exp. IH. Pression effective dans la chaudière *'*'*{ panDo t 1 

dans le cylindre (à très-peu près). . 15.50 I ^^ 

Exp. II. Pression effective dans la chaudière 40.42 J «^pp^^j q jg 

dans le cylindre 15.50 ( 

JExp. 1. Pression effective dans la chaudière 59.79 i ^_^ . -. -- 

^^ ^^ ) rapport 0.73. 
dans le cylindre 29.05 I ^^ 

La seconde machine que nous avons soumise à l'expérience est une machine du 
système d*Evans , c'est-à-dire à haute pression et à détente , qui était employée dans 
le même établissement et qui servait au même usage que la première , toutefois 
au moyen d'engrenages différons. Elle présentait les dimensions et données sui- 
vantes : diamètre du cylindre , 10.5 pouces ; course du piston, 3 pieds ; portion de 
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la course parcourue avant la détente de la vapeur, 0.S17 de la course totale; 
pression effective ordinaire de la vapeur dans la chaudière , 40 livres par pouce 
carré ; vitesse normale du piston , 1 80 pieds par minute ; diamètre du tube à va- 
peur, 4.S0 pouces. Avec cette machine , les expériences ont donné les résultats qui 
suivent : 

1**. Expérience. La machine manœuvre 6 pompes de 18 pouces de course, dont 
3 de 8 pouces et 3 de 8.5 pouces de diamètre ; elle a travaillé pendant 6 heures 14 
minutes, et a donné très-régulièrement 62.31 coups de piston par minute. La près- 
sion effective dans la chaudière a été de 40.0 livres par pouce carré , sans varia- 
tion sensible. 

S*. Expérience. La machine met en jeu 3 pompes de 18 pouces de course et de 
8 pouces de diamètre ^ elle a travaillé pendant 4 heures 42 minutes , et a donné 
66.10 coups de piston par minute. La pression effective moyenne dans la chaudière 
a été de 40.34 livres par pouce carré (maximum , 41.5; minimum, 40). 

3*. Expérience. La machine manœuvre les trois mêmes pompes ; on cherche 
quelle est la moindre pression à laquelle elle puisse se maintenir en mouvement. 
La pression effective dans la chaudière étant de 16.5 livres par pouce carré , la ma- 
chine maintient très-uniformément une vitesse de 40 coups de piston par minute. 

4". Expérience. La machine marche à vide , ou seulement avec son arbre d'en- 
grenage sans pompes. La pression effective dans la chaudière étant de 5.0 livres 
par pouce carré , la machine donne régulièrement 24 coups de piston par minute.' 

Pendant ces expériences , la soupape a gorge a été , comme à l'ordinaire , di- 
rigée par le gouverneur, sans intervention du machiniste, et dans son état tout-à-fait 
habituel pour les charges respectives de 6 pompes et de 3 pompes. 

La quatrième expérience prouve que le frottement propre de la machine , avec son 
arbre et ses roues d'engrenage , exigeait , dans la vapeur et avant sa détente dans 
le cylindre , une pression de 5 livres , à très-peu près , par pouce carré de la 
surface du piston ; la troisième , que la charge de la machine , avec 3 pompes , ne 
s'élevait pas au-delà de 16.5 livres par pouce carré sur le piston, avant détente; 
ce qui fait voir qu'avec 6 pompes, la chaire ne pouvait excéder 29.48 Ibs. avant 

détente. 
Cela posé , les expériences offraient les résultats suivans : 

Exp. in. Pression effective dans la chaudière 16.50j 

dans le cyl. , avant détente, à très-peu prés. . 1 6.50 ( 

Exp. IL Pression effective dans la chaudière ^^'^^IpanD O il 

dans le cylindre , avant détente 16.50 i 

Exp. I. Pression effective dans la chaudière 40,00 i 

dans le cylindre , avant détente 29.48) 

Ces expériences prouvent assez que toute supposition d'égalité ou même d'un 
rapport constant quelconque entre les deux pressions est nécessairement inexacte; 
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raais , pour qu'il ne puisse rester aucun doute à cet égard , nous en citerons encore 
quelques preuves tirées des machines de Gornwall ou des tracés d*indicateur obte- 
nus dans ces machines. On sait que cet instrument , inventé par Watt et formé 
d*un ressort comprimé par la vapeur , trace sur une carte mobile et au moyen 
d*un crayon fixé à Tcxtrémité du ressort , une courbe qui indique la pression de 
la vapeur dans le cylindre, en chacun des points de la course du piston ; il est donc 
facile de comparer la pression de la vapeur dans le cylindre avec la pression qui 
existe au môme instant dans la chaudière. Or, en examinant les tracés obtenus par 
ce moyen , on trouve une différence très-grande et très-variable entre les deux près* 
sions , et Ion en aura la preuve en consultant ceux qui ont été relevés par M. Hen- 
wood , et consignés par lui dans les Transactions de rinstitutian des Ingénieurs citnU 
de Londres , année 1841 ; on y observera les rapprochemens suivans (*) : 



DtolGRATIOlf DES MACHIHES. 



PRESSION ABSOLDE 

dans 
Il ebaadière. 



PRESSION ABSOLUE 



dans le cylindre 

pendant radmissîoa 

de la vapeur. 



BAPPOKT 

des 
deoz pressions. 



Machine de Wilson , k Huel Towan 
Machine de Swan , à Binner Downs 

Même machine 

Machine de fiurn , à Binner Downs 
Machine de Hudson j à East Crinnis 

Même machine 

Machine de Trelawny , i Huel Vor 
Machine de Borlase , à Huel Vor. 



lÏT. par pone. cw. 
61.8 


Kv. p«r pottce 


74.78 


26 


58 


35 


85 


30.5 


56.8 


25 


S6.3 


31 


47 


50.5 


40 


50.5 



o.u 

0.35 
0.43 
0.55 
0.68 
0.80 
0.65 
0.76 



Il résulte de ces observations que , dans les machines & vapeur stationnaires , la 
vapeur subit des réductions de pression tout aussi considérables et tout aussi peu 
proportionnelles à la pression dans la chaudière que dans les machines locomotives» 
Dans les exemples que nous venons de citer , on a vu le rapport entre les deux près* 
sions prendre successivement toutes sortes de valeurs entre 0.35 , 0.76 et 1. Si, 
pour déterminer les eiïets de ces machines , on avait employé l'un quelconque de 
ces coefficicns , on aurait commis des erreurs qui auraient varié entre les deux 
tiers et le quart des effets réels, il n*est donc pas possible d'attendre la moindre 
exactitude de l'emploi d*un coeflicient constant quelconque appliqué k la pression 
dans la chaudière , pour en conclure la pression effective de la vapeur dans le cy- 
lindre , ou les effets utiles qu'on peut attendre des machines. 



{*) On ihe expaniive action of êteam in êome of the jmmping enginet <m îht CoffiwA minet, hj 
W. J. Henwood. Trantaetionê of the Institution of civil enginecri , vol. H, p. 99 et pU lY* 
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Du reste , pour que ces résultats cessent de causer de la surprise aux personnes 
qui ont ^ jusqu'à présent , admis Topinion qu'il ne pouvait y avoir que des diffé- 
rences insensibles entre la pression dans la chaudière et dans le cylindre , nous 
allons maintenant faire voir , par des considérations théoriques , que rétablissement 
de ces différences très-variables , qui se produisent pendant le travail normal des ma- 
chines à vapeur ^ entre la pression dans la chaudière et la pression dans le cylindre , 
n'est qu'un effet très-naturel , et qu'on aurait pu prévoir à priori. 

Pour cela , il est d'abord nécessaire d'examiner ce qui se produit lorsque la va- 
peur formée dans une chaudière s'écoule par un orifice quelconque. Supposons 
qu'une chaudière soit remplie de vapeur à une pression absolue quelconque don- 
née ; qu'en outre, le feu , étant alimenté uniformément dans le foyer, il continue 
de se vaporiser par minute , dans la chaudière , une certaine quantité d'eau déter- 
minée* Supposons encore que , les choses étant dans cet état , on ouvre subitement 
un orifice d'une grandeur connue , communiquant avec l'atmosphère , ou avec un 
vase renfermant un gaz à une pression constante. La vapeur commencera immédiate- 
ment à s'écouler , et , d'après les recherches théoriques connues & ce sujet, sa vitesse 
d^ccoulement dépendra de la pression dans la chaudière et de la densité de la vapeur 
sous ceUe pression. En outre » la masse de vapeur écoulée par minute dépendra de 
la vitesse d'écoulement , de la densité de la vapeur qui s'écoule et de la grandeur de 
Torifice de sortie. Donc, la masse de vapeur qui sortira de la chaudière variera 
selon la pression de la vapeur dans la chaudière , la densité de cette vapeur et l'aire 
de l'orifice. 

Gela posé , s'il arrive que la masse de vapeur qui s'écoule ainsi par minute soit 
moindre que celle qui se forme dans la chaudière , pendant le même temps , la 
vapeur non écoulée s'amassera dans la chaudière ; et comme l'espace qui lui est 
réservé est d'une étendue fixée et limitée , il est clair que la densité , et, par con- 
séquent, la pression absolue de la vapeur dans la chaudière , augmenteront ; donc 
aussi , la vitesse d'écoulement par l'orifice augmentera en même temps. Si , au con- 
traire , la masse de vapeur qui s'écoule, par minute, en raison de la pression originale 
dans la chaudière, de la densité correspondante de la vapeur, et de la grandeur de lori- 
fice de sortie , est plus grande que la masse de vapeur qui continue de se former dans le 
même temps , il sortira de la chaudière plus de vapeur qu'il ne s'y en forme ; donc la 
densité et la pression de la vapeur dans la chaudière diminueront , et , à mesure que ces 
deux quantités diminueront, la vitesse d'écoulement diminuera aussi. Par conséquent, 
dans ces deux cas , la pression , la densité et la vitesse de sortie de la vapeur augmente- 
ront ou diminueront , c'est-à-dire que la pression qu'on aura momentanément produite 
dans la chaudière ne sera que transitoire , et qu'elle ne s'y maintiendra pas d'une ma- 
aîére permanente. Enfin , s'il arrive que la masse de vapeur qui s'écoule par minute soit 
exactement égale à celle qui se forme en même temps dans la chaudière , il est clair qu'il 
n'y aura plus aucune addition ni soustraction faite à la masse de vapeur enfermée dans 



36 CHAPITRE PREIIICR. 

la chaudière, et, par conséquent, aucunecause d'accroissement ni de diminution dans sa 
densité, sa pression et sa vitesse d'écoulement; donc , dans ce cas , c'est-à-dire dans le 
cas du régime ou de l'égalité entre la dépense et la production de vapeur , il y aura 
permanence d'effets ou permanence dans la pression , la densité et la vitesse de la 
vapeur. 

Or , en appelant P la pression absolue de la vapeur dans la chaudière , D sa densité, 
y sa vitesse de sortie sous l'influence de la pression P et de la densité D , l'aire 
de l'oriCce de sortie , et enfin S la masse d'eau vaporisée par minute dans la chau- 
dière^ la condition de l'établissement du régime sera exprimée par l'équation 

S = OVD. 

Donc , si cette équation a lieu , il y aura permanence d'effets dans la machine. 

D'un autre côté , on sait que la densité de la vapeur , en contact avec le liquide 
et formée sous une pression donnée P , peut s'exprimer en fonction de cette pres- 
sion , au moyen de formules connues , et nous avons nous-méme , comme on le verra 
dans le chapitre II , présenté à cet égard une formule dont la température se trouve 
éliminée. Nous pouvons donc exprimer d'une manière générale la densité de la vapeur 
par une fonction /* de sa pression absolue , de sorte qu'on a 

D-/^(P). 

De même , la vitesse d'écoulement d'un gaz ou d'une vapeur , à la pression P et à 
In densité D , dans un autre gaz à une pression constante que nous représenterons 
par/), peut s'exprimer , avec une approximation suffisante, en fonction seulement de 
la pression P , de la pression p et de la densité D ; mais comme nous venons de voir 
que , dans la vapeur en contact avec le liquide , la densité est elle-même connue en 
fonction de la pression , nous poserons aussi , d'une manière générale , que la vitesse 
d'écoulement de la vapeur pourra s'exprimer par une fonction des deux pressions P 
et /i , ou qu'on aura toujours 

V-f(P,l>). 

Par conséquent , l'équation de condition spéciale et nécessaire du régime, ou delà 
permanence d'effets , deviendra 

s = o?(P.p)A(P); 

de sorte qu'il suffira de prouver que cette équation existe , dans un cas donné , pour 
en conclure qu'alors les effets resteront permanens. 

Supposons donc que le n^ime se soit d'abord établi avec la vaporisation S', la près» 
sion P' et l'orifice 0', l'écoulement ayant lieu , d'ailleurs , de la chaudière dans un vase 
ou cylindre contenant de la vapeur à la pression invariable/»; on aura l'équation 

S' = 0'y(P',/))/(F).... (a) 



DC MODE ORDIHAIRE DE CALCUL. 37 

Supposons ensuite qu'on arrête la machine et qu'en cliangeant l'intensitc du feu , on 
change la vaporisation dans la chaudière, de manière que celle-ci devienne S"; qu'on 
élève en même temps ta pression dans la chaudière à la valeur P" quelconque, mais 
.seulement supérieure à p , et qu'on fixe l'orifice de sortie à la grandeur arbitraire 
O" : il pourra , dans ces circonstances , y avoir ou n'y avoir pas régime ; mais il est 
clair que ce régime existera nécessairement toutes les fois qu'on aura l'équation 

S" = 0"p(P",p)/'(P"). 

Cela posé , pour chercher les cas où le régime aura lieu , supposons que dans le 
second cas , la vaporisation soit restée la même que dans le premier, ou qu'on ait 

S"=S', 

et qu'en même temps, P" ayant une valeur quelconque différente de P', on prenne, 
pour l'orifice O", la valeur 

0-.,-0' ''''■'''(''"' ■ 

f(p",f)/-(p")' 

nous disons que , sous ces conditions , le régime ou la permanence d'eBèts s'établira , 
car , en substituant , dans la dernière équation , pour 

0'f(P',p)/-(P'), 
9a valeur S*, tirée de l'équation (a), on en déduira 



qui , en remplaçant S* par S", qui lui est égal , donne 
S"=0"?(P",p)/'(P"). 

Donc , dans les conditions supposées , le régime s'établira : c'est-à-dire que , dans le 
.second cas , il pourra y avoir , dans le cylindre , même pression p que dans le prc- 
inier cas , mais une pression différente et quelconque P" dans la chaudière , poun'U 
que l'orifice d'écoulement 0" soit d'une grandeur convenable ; et ces effets se main- 
tiendront d'une manière permanente. 

De même , si l'on veut garder la même grandeur d'orifice dans les deux cas , ou 
faire 0"=:0', nous disons qu'on produira encore la permanence d'elTets , avec une 
pression P" quelconque différente de la pression P' du premier cas , pourvu que la 
•vaporisation soit telle qu'on ait 

c.._c, f(P".P}/'(P") . 

~ ?(p'.p)np') ' 
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car , en substituant dans le second membre pour S* sa valeur , et fesant attention 
que O" = 0' , on retombera encore sur Féquation du régime. 

Donc , en supposant que , dans un premier cas , le régime se soit établi avec une 
pression P* , dans ]a chaudière , très-peu différente de la pression p dans le cylindre , 
le régime pourra également exister avec une pression P** quelconque^ cVst-à-dire, dif- 
férant de la pression p du cylindre dans toutes sortes de proportions ; et pour cela , il 
suffira que louverturc de la soupape à gorge soit différente , si la vaporisation ne Test 
pas , ou que la vaporisation dans la chaudière soit changée , si la soupape à gorge est 
resiée invariable , ou enfin que ces deux quantités aient subi des variations simulta- 
nées. Or, on sait que la soupape à gorge d*une machine se prête à donner au passage de 
la vapeur toutes les grandeurs possibles , depuis une grandeur presque nulle , jus- 
qu'à celle qui est fixée par le diamètre du tube à vapeur ; on sait également que 
la vaporisation de la chaudière peut être portée à tous les degrés qu'on voudra , 
depuis une valeur extrêmement petite jusqu'au maximum de vapeur qu'elle est capable 
de produire. Enfin , on sait qu'entre des machines diverses , il y a des différences 
très-considérables , tant sous le rapport des passages de la vapeur que sous celui de 
la vaporisation ; donc , non-seulement dans deux machines différentes , mais encore 
dans la même machine , travaillant dans des circonstances différentes , on ne peut 
admettre que la même proportion puisse se conserver entre la pression dans la chau- 
dière et la pression dans le cylindre ; et il dépendra du machiniste , ou du con- 
structeur de la machine , et sans que l'un ou l'autre le sache ou s'en soit rendu 
compte^ d'établir , pour une charge donnée de la machine , une proportion quel- 
conque entre la pression dans la chaudière et la pression dans le cylindre. 

On voit donc , d'après toutes les preuves énumérées dans ce paragraphe et dans le 
précédent , que la pression de la vapeur dans le cylindre des machines à vapeur station- 
naires ou locomotives , ne peut , sans erreur , être considérée comme égale ou propor- 
tionnelle à la pression dans fa chaudière ; mais que la pression dans le cylindre est 
strictement réglée par la résistance sur le piston , et que toute méthode qui revient à 
admettre qu'elle serait ix la pression de la chaudière dans un rapport fixe quelconque , 
est nécessairement inexacte. 

Toutefois , il est essentiel d'observer que nous voulons établir , par ces raisonne- 
mens , que la pression dans le cylindre ne peut dépendre de la pression dans la chao- 
^ dière, puisqu'elle est fixée à prtbn; mais nous croyons au contraire, comme on le 

verra dans le paragraphe suivant de ce chapitre, et § III, article I, du chapitre IV de 
cet ouvrage , que la pression dans le cylindre étant une fois réglée par la résistance 
sur le piston , celle de la chaudière en dépend ensuite , en raison de la grandeur des 
passages , de la masse de vapeur produite et du poids des soupapes de sûreté. Ce ne 
serait que faute de faire , comme on le doit , cette distinction , qu'on pourrait croire 
que nous admettons une indépendance complète entre les deux pressions. 



L 
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S VI. Comparaison des deux théories par l'expérience. 

Ce qui précède établit suffisamment , en principe , Texactitude de la théorie que 
nous proposons et rinexaclitude de celle qui a été employée jusqu*ici ; cependam , 
pour qu'on puisse mieux apprécier le mode de procéder de chaque méthode , nous 
allons maintenant les examiner toutes deux dans leur application pratique. En les 
voyant fonctionner simultanément, on reconnaîtra facilement laquelle marche d'ac- 
cord avec les faits , et Ion se fera une idée plus nette des causes d*où proviennent les 
écarts de l'une ou de l'autre. 

Pour cela , nous retournerons aux deux premières expériences rapportées dans le 
paragraphe précédent et qui ont été faites sur la machine à haute pression, sans dé- 
tente , de la distribution publique des eaux de la ville de Brighton , en Angleterre. En 
se reportant à ce qui a été dit page 21 , on verra que les dimensions de cette machine 
6ont : diamètre du cylindre, 16 pouces ou 1. 333 pied anglais; course du piston,^ 
pieds; et que, dans les deux expériences citées, elle a donné les résultats suivans : 

1'' ExPÂRiENCE. La machine a manœuvré 6 pompes d'épuisement, dont trois de ^ 
pouces et trois de 8. 5 pouces de diamètre; elle a travaillé 6 heures minute en va- 
porisant 143.28S pieds cubes d'eau, ce qui fait 0. 398 pied cube par minute. 1^ 
vitesse du piston a été de 56.11 courses ou 168.33 pieds par minute, la pression 
effective dans la chaudière, étant de 39.79 livres par pouce carré, ou la pression ab- 
solue (pression atmosphérique comprise) de 54.50 livres par pouce carré. 

2* Expérience. La machine a manœuvré 3 pompes de 8 pouces de diamètre; elle 
a travaillé i heures 50 minutes en vaporisant 89.052 pieds cubes d'eau, ce qui fait 
0.307 pied cube par minute. La vitesse du piston a été de 57.30 courses ou 171.9 
pieds par minute, la pression effective dans la chaudière étant de 40.42, ou la pres- 
sion absolue de 55.13 livres par pouce carré. 

On a vu , en outre , que , d'après l'expérience directe , la résistance des trois pom- 
pes, ou la charge du piston dans le second cas, se montait à 15.50 livres par pouee 
carré , et que la résistance des six pompes , dans le premier eas , se montait à 29.0l( 
livres par pouce carré. On a donc ainsi tous les élémens nécessaires pour établir la 
comparaison des deux théories. 

Cela posé, si l'on calcule, d'une part l'effort théorique appliqué sur le piston, 
d'après le calcul ordinaire , et d'autre part l'effort réellement produit , savoir , la rér 
sistance opposée par la charge , plus la pression atmosphérique contre le piston, oa 
trouve , en rapportant l'aire du piston au pied carré : 

i^. Cas. Effort théorique appliqué sur le piston , d'après le calcul ordinaire , 

4.3963 X (54.50X144) 10958 Bw. 

Effort réel, 1.3963 X (29.05 + 14.71 )X 144 8799 

Coefficient de correction 0.80 
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2*. Cas. Effort tliéorique , d*après le calcul ordinaire , i .S963X(^^-i3Xi44). i 1085 
Effort réel, I.3963X (4!>Î^O-fi4.7l} Xi44 6074 

Coefficient de correction 0.55 

Le coefficient moyen entre les deux précédentes est 0.67 . et Ton remarquera que 
ces coefGcicns sont différens de ceux que nous avons obtenus dans le paragraphe pré- 
cédent, parce qu'ici ils sont déduits du rapport des pressions absolues de la vapeur, 
au lieu d*étre déduits, comme précédemment , du rapport des pressions effectives^ et 
la confusion qui peut se produire à cet égard n'est qu'une nouvelle couse d'erreur dans 
le calcul ordinaire. 

Nous avons donc , par le calcul qui précède , trois coefficiens différens. Qu'on choi • 
sisse le premier , on fera erreur dans le second cas; qu'on choisisse le second , on fera 
erreur dans le premier cas ; qu'on choisisse le troisième , on ne fera que partager 
Terreur entre les deux cas. De toute manière , on est donc assuré de faire erreur, 
et cela suffirait à soi seul pour prouver que toute méthode , comme la théorie ordi* 
naire, qui consiste dans l'emploi d'un coefficient constant, est nécessairement er- 
ronée ; mais , pour arriver à connaître l'étendue des erreurs auxquelles on peut être 
conduit par cette méthode , supposons qu'on fasse le calcul des effets de la machine 
avec le coefficient moyen déterminé ci-dessus : on aura 

i**. Cas. Effort pratique appliqué sur le pbton , d'après le calcul ordinaire, 

avec le coefficient moyen , i .5963 X ( ^4.50 X i44) X 0.67. . • 7342 Ibs. 
Effort réel , comme ci-dessus 8799 

Erreur en moins 1457 

a*. Cas. Effort pratique d*après le calcul ordinaire, 1.3963(55.13X^44}X0.67. 7437 
Effort réel, oomme ci-dessus 6074 

Erreur en plus IS53 

Erreur moyenne des deux cas 1405 Ibs. 

Dn voit donc qu*on aurait commis une très-grande erreur si l'on avait voulu cal- 
iculer les effets de cette machine d'après le coefficient moyen 0.67 , quoique ce coef- 
ficient ait été déterminé pour la machine elle-même; mais on voit en même temps 
qu'en appliquant tout autre coefficient quelconque , l'erreur n'aurait fait que se repor- 
ter d'un cas sur l'autre sans jamais disparaître, ce qui exclut entièrement l'usage des 
coefficiens. Il est évident , du reste , que le même fait se présenterait dans toute 
autre espèce de machine à vapeur ; seulement il pourrait être moins marqué si les 
charges imposées à la machine étaient moins différentes , et c'est ce qui a empêché 
jusqu'ici d'apercevoir l'erreur de cette méthode , parce que toutes les machines d'un 
même système étant imitées les unes des autres et marchant à peu près & la même 
vitesse , d'après tuie limite factice qu'on avait posée pour la vitesse du piston , il 
a pu arriver que le même coefficient de correction ait paru leur convenir toléra- 
blement. 
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D*aiIIeurs , dans la plupart des cas , comme on ne connaissait pas le frottement 
réel de la machine , on a pu imaginer que la diiïérence entre le calcul et Texpé- 
rience pouvait en grande partie provenir de ce qu'on avait négligé de tenir compte 
de ce frottement ; mais ici un tel effet ne peut être supposé , puisque dans la résis- 
tance du piston nous avons compris le frottement lui-même, comme on l'a vu plus 
haut; ainsi Terreur que nous venons de trouver ne peut être attribuée à cette cause. 
Quant aux fuites de vapeur , nous devons déclarer que la machine soumise à l'ex- 
périence n'en présentait pas le plus petit vestige; et enfin, quant à la condensation 
de la vapeur , ou sa réduction partielle à l'état liquide , nous ferons observer que , 
dans la machine en question , le cylindre était garni d'une double enveloppe qui le 
garantissait contre tout refroidissement extérieur , et que la pression de la vapeur 
n*était pas observée dans la chaudière même , mais dans le tube à vapeur , en un 
point peu éloigné de soa entrée dans le cylindre* Il est donc impossible d'admettre 
que , dans le court intervalle que la vapeur avait encore à traverser pour parvenir 
au cylindre , la condensation ait pu faire baisser sa pression effective aussi considé- 
rablement er surtout Bussi inégalement , savoir , dans le second cas , de 40.42 à 
15.50 livres par pouce carré ou des deux tiers, et dans le premier cas, de 39.79i 
à 39.05 livres par pouce carré ou de un quart seulement, les moyens de protéger 
la vapeur contre le refroidissement extérjeur étant d'ailleurs les mêmes dans les deux 
cas. Ainsi nous devons conclure qu'il n'y a aucun moyen d'expliquer l'erreur que 
vient de nous donner le calcul de la théorie ordinaire , si ce n'est en admettant que 
cette théorie' est fautive en elle même ; et effectivement si la vapeur diminuait de 
pression en entrant dans le cylindre , ce n'était nullement par l'effet de la condensa- 
tion, mais seulement parce que la vapeur s'y mettait en équilibre avec la résistance» 
comme nous avons prouvé que cela doit être. 

Pour appliquer maintenant notre formule au même problème , savoir , 

tout se réduit à mettre pour les lettres g , S , P et v leurs valeurs , en ayant soin seu- 
lement de rapporter toutes les mesures à la même unité. 

Ainsi , P est la pression absolue de la vapeur dans la chaudière , savoir : dans le 
premier cas, P = 54.50 X 144=7848 livres par pied carré, et dans le second cas, 
P=55.13 X 144 = 7939 Ibs par pied carré. 

q est le rapport du volume de la vapeur, sous la pression absolue de 54.50 et 
et 55.13 livres par pouce carré, au volume d'un même poids d'eau; et, d'après les 
tables qu'on donnera dans le chapitre suivant, g = 510 pour le premier cas , et 
q = 506 pour le second cas. 

S est le volume d'eau vaporisé par minute et utilisé dans le cylindre, et nous avons 
dit que ce volume brut a été de 0.598 pied cube dans le premier cas, et de 0.307 
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pied cube dans le second ; mais comme nous verrons, dans le cours de cet ouvrage, 
que dans les chaudières à vapeur , il y a un enlèvement d*eau liquide mêlée à la va* 
peur, qu*on peut, dans les machines stationnaires , évaluera environ 0.05 de la va- 
porisation brute, et qui est beaucoup plus considérable dans les locomotives, nous 
ne devons prendre, pour la vaporisation effective, ou pour la vapeur de S, que 0.95 
des deux nombres ci-dessus , savoir : S = 0.578 pour le premier cas , et S = 0.293 
pour le second cas. 

EnGn v est la vitesse du piston, savoir, 168.33 et 171.9 pieds par minute res- 
pectivement; rien n*est donc plus facile que d'exécuter le calcul nécessaire. 

En eilei , la formule donne : 

l*'. Cas. Effort appliqué par la machine , d*après la nouvelle théorie , 

510 X 0.378 X 78i8 ^^^ .^ 

168:33 «**«"-• 

Effort réel y comme ci-dessus •••• 8799 

Erreur 191 

y. Cas. Effort appliqué d'après la nouvelle théorie , Î^m n ^^'^ 

171.9 

Effort réd, comme ci-dessos 6074 

Erreur 744 

Erreur moyenne des deux cas. • « • 467 Ibs. 

On voit donc que Ton arrive à Teffet produit , avec une différence de 467 livres seu- 
lement ; tandis que la théorie ordinaire donne une erreur moyenne et inévitable de 
1405 livres, qui , dans le premier cas, est plus du \ de Teffct réel uMisablê (c'est-à- 
dire, déduction faite de la pression atmosphérique), et, dans le second cas, plus 
du 1 de ce même effet réel ; et Ion remarquera que cette différence de 467 Ibs , 
elle-même, tient en partie à ce que nous n employons ici la théorie proposée que 
d'une manière approximative, afin de présenter le calcul sous sa forme la plus 
simple. C'est ce que l'on pourra reconnaiure dans le chapitre V , article III , quand 
nous donnerons aux formules leur entier développement. 

2*. Pour continuer la même comparaison des deux théories , supposons qu'on veuille 
calculer quelle quantité d'eau la chaudière doit vaporiser par minute, pour produire, 
soit le premier effet, soit le second. Le mode de calcul suivi par la théorie ordi- 
naire consiste, comme nous Tavons dit, à supposer d'abord que le volume décrit par 
le piston a été rempli de vapeur à la même pression que dans la chaudière , puis & 
y appliquer un coefficient , pour tenir compte des pertes. 

Or , dans le premier cas , le volume décrit par le piston , à la vitesse donnée, est 

av = 1 .3963 X 168.33 = 235.0 pieds cubes. 
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Si ce Tolume avait été rempli de vapeur à la pression de la chaudière , il aurait né- 
cessité une vaporisation effective de 

JS = 0-461 pied cube d*eau; 

mais la vaporisation réelle n*a été que 0.378 : il faut donc , pour ce premier cas , 
appliquer à la vaporisation théorique le coefficient 

0.461 — "•***• 

Dans le second cas , la vaporisation comptée de même, en supposant que la vapeur 
ait agi d^ns le cylindre , à la pression de la chaudière , est 

1.3963X171.9 „._... ... 

— 0.474 pied cube deau; 

ainsi, pour ce cas, le coefficient nécessaire est 0.62. Donc, pour ce problème aussi 
bien que pour le précédent , un coefficient constant quelconque ne pourrait satisfaire. 
Si cependant on fait le calcul avec le coefficient moyen 0.72 , on trouve : 

l*'. Cas. Vaporisation , en pieds cubes d'eau pur minute, calculée par la théorie 

^.. . 1 « . i.3963X168.33^^ ^„^ 
ordinaire , avec le coefficient moyen , .ttj: X 0.72. • • 0.332 

Vaporisation réelle • ••• 0.378 

Erreur en moins 0.046 

S*. Cas. Vaporisation, en pieds cubes d*eau par minute, calculée par la théorie 

ordinaux, ^ X 0.72 0.3t2 

TaporiAition réelle «...•••• 0.292 

* ^^^^ 

Erreur en plus 0.050 

Erreur moyenne 0.048 

L'erreur moyenne commise est donc de i sur la vaporisation ; et, par cela même 
que c*est une moyenne, elle peut, dans les cas extrêmes, devenir le double. 

C'est Terreur commise quand on cherche un coefficient exprès pour la vaporisa- 
lion; mais lorsqu'au lieu de cela, on emploie en diviseur^ comme le font la plu- 
part des auteurs , le coefficient déterminé dans le problème précédent , par la com* 
paraison des effets théorique et pratique , on arrive à des erreurs bien plus consi- 
dérables encore , car on trouve : 

5 
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4*'. Cas, Vaporisation , en pieds cabes d'eau par minute , caleolée par la 
théorie ordinaire avec le coeiScient des eCets utiles , en diviseur , 



4.3965 X168.SS 

510X0.W 

Vaporisation réelle • •••• 0.378 



mm 



Eraeur • 0.510 

S*. Cas. Vaporisation, en pieds cubes d'eau par minute, calculée parla théorie 

^'^^^^ 506X0.67 ^'^^ 

Vaporisation réelle 0.292 

Evreur* • # • • • .. 0.416 

Dans notre méthode , au contraire , la vaporisation nécessaire pour que la résis- 
tance aR soit mise en mouvement à la vitesse v, est donnée par la formule 

On a donc , pour la vaporisation , en pieds cubes d*eau , par minute : 

l*. Cas. Vaporisation calculée par la nouvelle théorie , — kjavx>tq/q • • • 0.370 

oiox ■"*" 

Vaporisation réelle. « .•••••••• 0*378 



.v« •• • •*• 



Erreur 0.008 



6074X171 9 

S*. Cas. Vaporisation calculée par la nouvelle théorie , ^--^ — ^. • • • 0.260 

'^ '^ li06X7d39 

Vaporisation réelle. ••• 0.292 



• • • • 



• 



Erreur. •••*•« 0.032 

# ■ 

Erreur moyenne. • • • 0.020 

3*. Enfin*, pour le cas où Ton voudrait trouver la vitesse du piston en suppo- 
sant la résistance jdonnée , toute méthode semblable à la méthode ordinaire ne 
pourrait encore conduire qu'à des erreurs ; mais nous sommes dispensés de toute 
comparaison , puisque ce problème n'a jamais été résolu. 

Nous nous bornerons donc à montrer la vérification de notre théorie. La formule 
relative & ee problème est 



-!¥' 



ainsi Ton trouve : 
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i*.' Cas. Vitesse du piston , en pieds par minute , ealcolée d'après la nouvdk 

... . «0X0.378X7848 ,^^ ^ 

ihioTie, ^ gyg^ ^ 172.00 



Différence . • 3.67 

3*« Cas. Vitesse du piston , en pieds par minute , calculée d'après la nouvelle 
^^ . 806 X 0.292 X7»39 

**™'— 6Ô74 ^^-^^ 

Vitesse réelle ••• 171.90 



Différence 21.04 

Par coQséquent , on voit que , dans chacun des trois problèmes dont il est quesCionv 
la nouvelle théorie s'approche beaucoup des résultats réels , tandis que la théorie 
ordinaire , outre qu'elle ne résout pas le troisième problème , conduit dans les deux 
autres à de très-grandes erreurs. Et L'on remarquera qu'en employant , comme 
nous venons de le faire , les coeflQciens relatifs à la pression absolue de la vapeur 
dans la chaudière , déterminés sur la machine elle-même , et en tenant compte des 
fpoUemens , nous avons (ait le calcul de la manière la plus Cavorable à l'aneîenne 
théorie f car, loisqu'oa prend les coeffîciens qui sont relatifs 4 la pressioa effseiiof 
de la vapeur, et sans tenir compte des frottemens , comme ces coefficiens diffèrent hieu 
phis entre eux, ils introduisent une plus grande incertitude dans le calcul ; et. si , de 
plus , OQ a recours à des coefficiens généraux déduits de machines qui peuvent différer 
considérablement de celle que l'on considère , ou ne peut attendre de leur emploi que 
de plus grandes erreurs encore. 

Enfin , avant de quitter ce sujet, nous ferons encore remarquer , dans le calcul 
de la théorie ordinaire , quelques circonstances dont nous avons parlé déjà , mais 
qui se trouvent ici toui-à-fait mises en évidence, et qui expliquent assez la cause des 
écarts observés. La première ,. c'est que , dans les calculs de cette théorie , l'effort 
utile ou la chaq;e de la machine , au lieu de varier sdon la vitesse du mouvement , 
reste, au contraire , totalement indépendante de cette vitesse , puisque le calcul consiste 
uniquement à multiplier l'aire du piston par la pression de la chaudière , et à réduire le 
produit dans une proportion constante. Ainsi , cette théorie soutient en principe qu'à 
toutes les vitesses qu'on voudra imaginer, la machine pourra toujours tirer la même 
charge. La seconde, c'est que , dans ce même calcul , savoir , celui de la charge ov 
de l'effort appliqué , la vaporisation de la machine ne figure en aucune manière : 
ee qui signifierait que la machine tirerait toujours la même chaîne à toutes les vitesses, 
et cela quelle que soit la vaporisation de la chaudière; ce qui est impossible. Enfin , 
la troisième , c'est que, dans le calcul de la théorie ordinaire pour trouver la vapo- 
riaaiîoa de la machine , on ne voit pas figurer la résistance qu'est censée tirer cette 
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machine ; de sorte que la vaporisation nécessaire pour tirer une résistance donnée 
serait indépendante de cette résistance ; autre résultat pareillement impossible. 

C'est donc à ces omissions, que nous regardons comme des erreurs de principe , 
et aux autres causes déjà signalées, que Ton doit attribuer les écarts de la théorie ordi- 
naire pour les exemples proposés. 

S VII. De Faire des passages de la vapeur. 

II reste encore un point qu'il est nécessaire d'examiner , c'est Finfluence de Faire 
des passages de la vapeur , ou de l'ouverture plus ou moins grande de la soupape 
à gorge, ou du régulateur, sur les eiïets produits parla machine. 

Dans la théorie ordinaire, on reconnaît à cette ouverture un effet très-impor* 
tant dans la machine , puisqu'on dit qu'en l'augmentant ou en la diminuant , on 
est libre de produire dans le cylindre la pression que l'on voudra. Cependant, 
on ne donne aucun moyen de tenir compte de cette ouverture dans le calcul ; à 
moins que, obligés déjà d'avoir un coefficient pour les effets utiles , et pour chaque 
espèce de machine, et un autre pour la vaporisation , modifié de même pour 
chaque système de machines , et , en outre , un coefficient différent pour toutes 
les Vitesses, on ne veuille encore que nous en changions pour chaque ouverture 
du régulateur. Mais on ne donne pas ces coefficiens, et quoiqu'on reconnaisse que 
l'action de la machine change avec l'ouverture du régulateur , on calcule toujours 
de même, et avec le même coefficient, quelle que soit cette ouverture. 

Or , quand une machine stationnaire fonctionne , son régulateur ou soupape à 
gorge est constamment en mouvement par l'effet du gouverneur ^ et, en quelque 
sorte, à l'insu du machiniste. Le calcul de la théorie ordinaire sera donc conti- 
nuellement mis en défaut ; il sera inexact pour tous les cas et pour tous les ins- 
tants où le régulateur se trouvera avoir une ouverture différente de celle à laquelle 
le coefficient employé aura été déterminé. 

Dans la théorie que nous proposons , au contraire , nous tenons compte de Tou- 
verture de ce régulateur , ou du moins des effets qu'il produit , quoique sa mesure 
directe ne paraisse pas ostensiblement dans les équations. Pour que ce fait soit tout 
à fait clair , nous établirons avant tout quels sont les véritables effets du régulateur. 

Nous prouverons d'abord que le degré d'ouverture du régulateur ne peut avoir 
aucune influence sur la pression dans le cylindre , mais que c'est au contraire 
sur la pression dans la chaudière qu'il réagit ; ensuite , nous montrerons que , 
quel que soit le rétrécissement du régulateur , les formules en tiendront toujours 
compte et continueront de donner les vrais effets produits ; et enfin, nous examine- 
rons quels sont , dans chaque circonstance , les changemens survenus dans ces 
effets, en raison du rétrécissement de l'orifice du régulateur. 

1*. Dans la théorie ordinaire, on suppose que, la pression de la vapeur dans la 
chaudière étant donnée et fixe , on peut , en rétrécissant plus ou moins l'orifice du 
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r^Iateur , produire à volonté une certaine pression dans le cylindre. Mais nous 
avons prouvé que la pression dans le cylindre est , au contraire , toujours stricte- 
ment déterminée , à priori, par la résistance sur le piston ; la plus ou moins grande 
ouverture du régulateur ne peut donc y produire aucun changement. D'ailleurs, 
comment le rétrécissement du passage pourrait-il changer la pression de la vapeur 
qui sort par ce passage? Il en changera bien, si Ton veut, la quantité, parce que la 
petitesse de Fouverture s'opposera à ce qu'il en puisse passer davantage en un temps 
donné , mais il n'en pourra certainement changer la pression. En eiïet , il arrivera 
toujours qu'à mesure que la vapeur, en pénétrant dans le cylindre, y acquerra la 
pression de la résistance , le piston fuira sans lui laisser prendre une pression plus 
considérable. Et, si l'on veut supposer que par l'agrandissement du passage, la va- 
peur arrive 10 fois, 20 fois, 30 fois plus vite, le piston fuira 10 fois, 20 fois, 
30 fois plus vite aussi , puisque son mouvement est le résultat de l'arrivée de cette 
vapeur; mais jamais la pression dans le cylindre ne pourra dépasser la résistance 
du piston^ parce que le piston n'étant autre chose qu'une soupape pour le cylindre, 
ce serait supposer une chaudière dans laquelle la pression de la vapeur serait plus 
grande que la pression de la soupape. 

Ainsi, le régulateur ne peut rien changer à la pression dans le cylindre, mais 
voici ce qui arrive. La quantité de vapeur d'une densité donnée , qui s'écoule dans 
un milieu fixe par un orifice déterminé, étant en raison de l'aire de cet orifice, 
il s'ensuit que quand on rétrécira l'orifice du régulateur, on diminuera par cela 
même la quantité de vapeur , à la pression de la chaudière , qui passe dans le cy- 
lindre. Cependant, il s'en produit toujours la même quantité dans la chaudière ; 
cette vapeur , qui a cessé de trouver un écoulement vers le cylindre , s'accumulera 
donc dans la chaudière , et s'y élèvera à une densité et une force élastique de plus 
en plus grandes , jusqu'à ce qu'enfin elle puisse s'écouler quelque part : par exem- 
ple jusqu'à ce que, ayant acquis la pression nécessaire pour soulever les soupa- 
pes de sûreté, elle puisse s'échapper dans l'atmosphère. Alors il s'établira un régime, 
d'après lequel le trop plein de la vapeur formée^ au delà de ce qui peut parvenir 
au c}'lindre, trouvera un écoulement constant par les soupapes de sûreté, et le reste 
passera par l'orifice du régulateur et ira dans les cylindres produire le mouvement 
du piston. A partir de ce moment tout se conservera dans le même état« et la pres^ 
sîon dans la chaudière restera élevée comme elle doit continuer de l'être, pour mainte- 
nir la soupape ouverte et permettre l'écoulement delà vapeur à mesure qu'elle se forme. 

On voit par là que le rétrécissement plus ou moins grand du régulateur ne peut 
avoir aucune action sur la pression du cylindre , mais qu'il en a une directe sur la 
pression de la chaudière. 

2" Nous venons de dire qu'à mesure qu'on rétrécira l'orifice du régulateur , la 
pression delà vapeur montera dans la chaudière, et que sa densité croîtra en même 
lemps; et tant que la vapeur n'aura pas trouvé d'issue pour s'échopper en totalité, 
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k mesure de sa productioa , eel accroissement de force élaslique ei de denûcé oon-» 
tiouera ; car nous, supposons qu'il continue toiyours de se produire la même niasse 
de vapeur par minute dans la chaudière , ou qu'on conserve le feu dans le même 
état. Or , la vapeur se trouve contenue dans la ehaudiére par deux obstacles : rori-* 
fice du régulateur qui s'oppose à son passage en raison de la denaité , et la aoi»* 
pape de sûreté qui s'oppose à son passage afi raison de la pression. Il pourra done 
maintenant se présenter deux cas , selon celui de ces deux obstacles qui cédera le 
premier : ou bien la vapeur , en continuant d'acquérir de la densité , finira par eo 
avoir une telle , que son volume sera assez réduit pour pouvoir s'écouler en totalité 
par l'orifice du régulateur*, malgré le rétrécissement de oeIui*cî; ou bien, au cou» 
traire» la soupape de sûreté offrant moins de résistance à la force élastique que 
l'orifice n'en offre à la densité , la vapeur s'écoulera par la soupape de sûreté. 

Dans le premier de ces deux cas donc , la machine se réglera ainsi : dans le 
cylindre , comme toujours , la pression de la résistance , et dans la chaudière , la. 
pression nécessaire pour que la densité correspondante de la vapeur lui permette 
àô s'écouler en totalité par l'orifice donné du régulateur. 

Et dans le second cas , la machine se réglera au contraire de cette manière : 
dans le cylindre toujours la pression de b résistance, et dans la cbaudicre, celle 
de la soupape de sûreté. 

A présent, il faut donc que nous considérions séparément chacun de ces 
deux cas; 

Supposons que la soupape de sûreté étant fixée à une trèft-haute pression, el 
l'orifice du régulateur n'ayant au contraire éprouvé qu'un rétrécissement trè»-mo^ 
déré , la vapeur , en s'accumulent dans la chaudière , ait acqub la densité qui per^ 
met son écoulement par l'orifice , avant d'avoir acquis la pression qui permet son 
écoulement par la soupape. Alors il arrivera que la totalité de la vapeur produite 
passera toujours dans le cylindre , qu'elle y prendra toujours la pression de la ré- 
sistance , en s'y dilatant en proportion ; et qu'en divisant le volume de la vapeur 
ainsi dilatée par l'aire du cylindre, on aura toujours la vitesse d'écoulement par le 
cylindre, qui' n'est autre chose que la vitesse du piston. Ainsi, tout se passera dans 
la machine comme auparavant, et, par conséquent, les eOets produits seront toujours 
donnés par les mêmes formules , en y mettant, toutefois , pour P la nouvelle pres- 
sion qui s'est produite dans la chaudière , et pour S la nouvelle vaporisation , si 
cette vaporisation a changé en raison du changement de pression. 

Supposons maintenant que la soupape de sûreté se trouve fixée à une pressbn 
très-peu élevée , et que le régulateur subisse au contraire un rétrécissement consi- 
dérable , tel que la vapeur puisse soulever la soupape , avant l'instant où elle au- 
rait acquis la densité convenable à son écoulement total par le régulateur. Alors donc» 
cette soupape sera soulevée , et une partie de la vapeur qui continue à se former 
dans la chaudière se perdra dans l'atmosphère ; et, nécessairement, les effets de la 
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machine seront réduits d'autant. Mais que l'on observe maintenant qu'à l'égard de 
la portion de vapeur qui n'est pas perdue, c'est-à-dire de celle qui trouve son écou- 
' lement vers le cylindre , il sera toujours vrai de dire qu'elle y prendra la pression 
de la résistance , et y jouera le même rôle qu'y jouait auparavant la masse totale 
4e la vapeur. Il n'y aura donc de différence qu'en ce que les effets produits , au 
lieu d*étre dus à la totalité de la vapeur , seront dus maintenant à une portion seu- 
lement de cette vapeur. 

Ainsi , pourvu que nos formules tiennent compte de cette différence , elles tien- 
dront , par cela seul , compte de tout le changement survenu. Or , c*est précisément ce 
qu'elles font, car nous avons dit que la quantité S, qui figure dans ces formules, repré- 
sente la vaporisation effective de la machine, c'est-à-dire celle qui est réellement trans- 
mise aux cylindres ; ou si Ton veut , la vaporisation totale , moins celle qui se perd 
par la soupape de sûreté. Il suffira donc de mettre pour S la véritable valeur 
convenable à ce cas , et les formules continueront de représenter ce qui se passe 
dans b machine. 

Comme la quantité totale d'eau vaporisée dans un temps donné se mesure direc- 
lement dans les réservoirs d'alimentation , tout se réduit à savoir comment on éva- 
luera celle qui se perd par les soupapes de sûreté , afin de la soustraire de la 
première. Cette évaluation se fera facilement en prenant note de la hauteur dont là 
soupape de sûreté est soulevée dans le moment de la perte , ce que la longueur des 
leviers des soupapes et Téchelle graduée dont elles sont pourvues permet de faire 
aisément; puis on fermera complètement le régulateur , afin d'obliger ainsi la totalité 
de la vapeur produite à s'échapper par la soupape , et Ton notera de même le sou^ 
lèvement de soupape qui en résultera. Alors, la proportion du premier soulèvement au 
second donnera le rapport de la vapeur perdue à la vapeur totale produite. C'est le 
moyen que nous avons employé pour les locomotives. Si cette évaluation ne parait pas 
assez précise , on condensera la vapeur perdue dans un vase séparé , et l'on mesu- 
rera la quantité d*eau qu'elle a produite. Il sera donc toujours facile de connaître 
la vaporisation effective de la machine , et , par conséquent , en l'introduisant dans 
la formule , on continuera d'avoir les vrais effets produits. 

Dans les deux cas qui précèdent , nous avons supposé que la chaudière continue , 
après le rétrécissement du régulateur , de produire la même quantité de vapeur. 
Actuellement , il peut se présenter un troisième cas , c*est eehri où le machiniste, au 
moment où il verra souffler la soupape , baissera le modérateur , et réduira son 
feu de manière à empêcher le soufflement de la soupape. Alors, la masse de vapeur 
produite par minute diminuera ; mais , comme il est toujours clair que la quantité qui 
est produite , quelque peu considérable qu'elle soit , agira toujours dans la ma« 
chine de la même manière , il s'ensuit que , pourvu que nous mettions dans les for- 
mules cette nouvelle vaporisation , nous aurons aussi les nouveaux effets correspon*- 
dans. Ainsi , pour ce troisième cas , comme pour les deux autres , les formules 
satisferont toujours , dès qu'on y fera les substitutions propres au cas supposé. 
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3*. A présent , il convient d'examiner quels changemens les effets de la machine 
subiront dans les trois suppositions précédentes. Nous avons vu que les formules 
exposées donneront toujours ces effets , moyennant les substitutions convenables. 
Examinons donc les résultats de ces substitutions. 

Dans le premier cas , savoir : le feu continué au même état d'intensité et Torifice 
du régulateur rétréci , sans Fétre assez pour faire souffler la soupape de sûreté , la 
pression P dans la chaudière devient plus considérable. Mais, dans les formules ex- 
posées , la pression P ne figure que multipliée par q , qui est le volume spécifique de 
ja vapeur. Comme ce volume est inverse à la densité , et que la densité varie elle- 
même à très-peu près , en raison directe de la pression , il s'ensuit , qu'à moins d'un 
changement de pression trés-considérable , le produit gP restera sensiblement cons- 
tant. Si l'on suppose , comme on l'admet généralement , que la vaporisation d une 
chaudière donnée est la même sous différentes pressions de la vapeur, la quantité S 
ne variera pas non plus. Donc , dans ce cas ^ les formules donneront encore les mêmes 
résultats; et, par conséquent , la machine produira les mêmes effets , après le rétré- 
cissement du régulateur qu'avant que ce rétrécissement ait eu lieu. 

Dans le second cas , savoir : rétrécissement du régulateur accompagné d*un soufDe- 
ment de soupape , il y a encore augmentation de pression dans la chaudière , ce qui , 
comme on vient de le voir , ne produit pas de changement dans les effets. Mais , en 
outre , il y a une certaine perte par les soupapes , et cette perte diminue d'autant la 
vaporisation effective S. Donc . il y aura une diminution d*effet précisément propor- 
Uonuelle à la quantité de vapeur perdue par la soupape , et que nous avons donné 
le moyen de mesurer. 

Enfin , dans le troisième cas , savoir : rétrécissement de régulateur accompagné 
«d'une réduction dans l'intensité du feu , on n'a supprimé le soufQement de la soupape 
^u'en produisant dans la chaudière une moindre masse de vapeur. Mais dès que 
cette masse de vapeur produite et transmise au cylindre est moindre qu'avant 
Je rétrécissement du régulateur , il s'ensuit que l'effet produit par la machine , ou 
Je résultat donné par la formule , sera réduit d'autant. Ainsi , ce troisième cas est 
j>areil au second , et sera de même accompagné d'une réduction d'effet. 

i^ premier des trois cas que nous venons de signaler est celui qui a lieu , sans 
que nous y fassions la moindre attention « toutes les fois que l'orifice du régulateur 
n'est que faiblement diminué. 

Le second se présente continuellement dans les machines locomotives , parce que 
ces machines , ayant à surmonter des résistances fort variables , selon les inclinaisons 
de la route qu'elles parcourent , il est nécessaire d'y entretenir un feu bien soutenu, 
«C de les tenir toujours prêtes à développer au besoin un surcroît de puissance. 

Le troisième est celui qui a lieu constamment dans les machines slationnaires , 
quand le rétrécissement du régulateur y e^t un peu considérable , parce que ce 
régulateur n'y étant jamais réduit que lorsque l'ouvrage de la machine réclame 
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moins de force , on s'empresse de profiter de cette circonstance pour diminuer Tin- 
lensité du feu et ne produire que la vaporisation strictement nécessaire. 

Ces trois cas peuvent donc se présenter dans les diverses machines , mais les 
formules exposées s'y adapteront toujours. 

Du reste , les considérations que nous venons de présenter , relativement à 
Taire des passages de la vapeur , recevront une nouvelle confirmation par les dévelop- 
pemens contenus dans le ^lU, article I , du chapitre IV de cet ouvrage. 

S VIII. Dei différences qui existent entre la théorie proposée et l'ancienne. 

H^En terminant cet exposé général de notre manière d'envisager l'action de la vapeur 
dans les machines , nous résumerons en peu de mots les différences qui existent 
entre la méthode que nous proposons et celle qui a été en usage jusqu'ici. 

l"*. La théorie ordinaire passe des effets théoriques aux effets pratiques au moyen 
d'un coefficient constant. 

La nôtre rejette entièrement l'emploi de ce coefficient , qu'elle regarde comme 
résultant d'une erreur fondamentale dans le calcul de ce qu'on nomme les effets 
théoriques. 

2^. La théorie ordinaire ignore quelle est la pression dans le cylindre; elle cherche 
à la déduire de celle de la chaudière. 

La nôtre détermine , d priori , la pression du cylindre, comme étant , non pas 
égale ou proportionnelle à celle de la chaudière , mais égale à celle de la résis- 
tance sur le piston. 

5**. La théorie ordinaire détermine la charge que peut tirer la machine sans que 
la vitesse entre dans son calcul ; c'est-à-dire qu'elle soutient qu'à toutes les vitesses 
qu'on voudra imaginer , la machine tirera toujours la même charge. 

La nôtre introduit la vitesse dans le calcul , de telle sorte que plus la vitesse 
est grande , moindre est la charge que peut tirer la machine. 

4'. La théorie ordinaire calcule la vaporisation de la machine pour une résistance 
et une vitesse données , sans considération de la résistance ; c'est-à-dire qu'elle soutient 
encore que la vaporisation nécessaire pour effectuer le mouvement serait indépendante 
de la résistance à mouvoir. 

La nôtre introduit , au contraire y la charge et la vitesse dans le calcul. 

S"". La théorie ordinaire n'a aucun moyen de calculer la vitesse que prendra la 
machine avec une résistance donnée. 

La nôtre donne ce calcul avec la même simplicité que les précédens. 

6"*. La théorie ordinaire regarde le régulateur comme déterminant la pression 
dans le cylindre. Elle ne tient néanmoins aucun compte de ses variations dans le calcul. 

La nôtre regarde le régulateur comme fixant la pression dans la chaudière , et 
non dans le cylindre. Elle introduit ses effets dans les formules. 

6 
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V. La théorie ordinaire n*esl qu*iine approximation plus ou moins exacte. 

La nôtre , au contraire , comme on le verra bientôt développé , est une méthode 
complètement analytique dans toutes ses parties. Outre qu*elle permet , ainsi qu*on Ta 
dit plus haut , de calculer la vitesse d*une machine avec une charge fixée , on verra, 
dans le courant de cet ouvrage , qu*elle fait connaitre la charge et la vitesse qui pro- 
duisent dans les machines le maximum d'effet utile \ qu'elle donne le moyen de cal- 
culer les machines atmosphériques , que Watt et Robison avaient déclarées échapper 
à l'investigation ; qu'elle explique les effets des machines de Cornwall , qui ^s'accor- 
daient si peu avec la théorie ordinaire , qu'ils étaient considérés comme impossibles 
par la plupart des ingénieurs; enfin, qu'elle permet de déterminer le contre-poids 
qui produit le maximum d'effet utile dans les machines à simple action , problème qui 
était resté insoluble dans la théorie ordinaire. 

Rien n'est donc plus distinct que ces deux méthodes ; et comme , non-seulement 
jusqu'en 1 835 , époque à laquelle nous avons posé d'abord ces principes dans notre 
Traxié des Locofnotives , en indiquant toute leur généralité , mais même jusqu'en 
i837 , où nous les avons développés devant Y Académie des Sciences , tous les auteurs 
qui ont traité ces questions , soit dans leurs écrits , soit dans leurs cours publics , 
ont employé la méthode des coefficiens , comme on a même soutenu alors que la 
théorie que nous proposions n'était admissible que pour les locomotives , mais nul- 
lement pour les autres machines à vapeur , nous croyons qu'il est suffisamment clair 
que ces questions étaient conçues d'une tout autre manière que nous ne le fesons. 

Nous laisserons donc maintenant de côté la théorie ordinaire , et nous passerons au 
développement complet des formules , dont nous n'avons jusqu'ici donné qu'un aperça 
général. 
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CHAPITRE II, 

DES LOIS QUI RÈGLENT FACTION MÉGANIQUE DE LA VAPEUR ET DES APPAREILS EX 

USAGE POUR MESURER SA FORCE ELASTIQUE. 



ARTICLE L 

DES LOIS QUI RÈGLENT l'aCTION MÉCANIQUE DE LA VAPEUR« 

S I. Relation erUre la température et la pression , dans la vapeur en contact 

avec le liquide. 

Avant d'entrer dans des considérations qui ont pour base les effets de la vapeur, 
il est nécessaire de préciser en peu de mots quelques-unes des lois d'après lesquelles 
se détermine ou se modifie Faction mécanique de la vapeur. 

On a besoin , dans le calcul des machines , de considérer quatre choses dans la 
vapeur. 

Sa pression , que Ton nomme aussi tension ou force élastique , et qui est la pres- 
sion qu'elle exerce sur chaque unité de la surface du vase qui la contient. On distingue 
la pression absolue et la pression effective. La première est la tension réelle de la va- 
peur , ou l'effort total qu'elle exerce contre les corps soumis à son action ; la seconde 
est seulement l'excès de cette même force sur la pression atmosphérique , et ne se pré- 
sente, par conséquent, que dans les machines à haute pression. 

Sa température y qui est le nombre de degi'és que marque un thermomètre plongé 
dans son milieu. 

Sa densité , qui est le poids d'une unité de volume de cette vapeur. 

Et son volume spécifique ^ qui est le volume d'un poids donné de vapeur comparé 
au volume d'un même poids d'eau , ou si l'on veut , au volume de l'eau qui a servi 
i sa production. 

Nous ajoutons ici le mot spécifique , afin d'éviter toute confusion entre le volume 
absolu occupé par la vapeur , lequel dépend de la capacité du vase contenant , et 
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le volume spécifique qui est Tinverse de la densité. Ainsi , par exemple , si de la 
vapeur se forme sous la pression de l'atmosphère , elle pourra remplir un vase de 
grandeur quelconque , mais son volume spéciflque sera toujours 1 696 fois le volume 
de l'eau. D'autre part, si l'on compare entre eux les volumes absolus occupés par 
un même poids de deux vapeurs diiïérentes , on reconnaîtra que cela revient à com- 
parer les volumes spécifiques do ces deux vapeurs ; en effet , les deux vapeurs com- 
parées , ayant le même poids , se trouvent correspondre à un même volume d'eau 
génératrice , et , par conséquent , le rapport entre leurs volumes spécifiques est le 
même que le rapport entre leurs volumes absolus. 

Pour être plus clair, si l'on exprime par S un volume donné d'eau, par V le 
volume absolu de vapeur qui en résulte sous une certaine pression p , et par V le 
volume absolu de vapeur qui en résulte sous une autre pression p*, il est évident qu'en 
exprimant par /« le volume spécifique de la vapeur sous la pression p , on aura 

V 

et, de même, en exprimant par /i', le volume spécifique de la vapeur sous la pres- 
sion p', on aura 

Par conséquent, on en déduira 



V 



I — V' ' 



e'est-à-dire que le rapport entre les volumes absolus occupés par un même poids 
de deux vapeurs différentes n'est autre chose , comme nous l'avons dit , que le rap- 
port entre les volumes spécifiques de ces deux vapeurs. 

Ces définitions posées , la vapeur peut être considérée à l'instant même de sa 
formation dans la chaudière et encore en contact avec le liquide dont elle émane , 
ou bien séparée de ce même liquide. 

Lorsque la vapeur , après avoir été formée dans une chaudière , continue d'être 
en contact avec son eau de génération , on observe que la même température cor- 
respond invariablement à la même pression , et réciproquement. Il est alors impos- 
sible d'augmenter sa température, sans qu'aussitôt sa pression et sa densité n'aug- 
mentent spontanément ; et il est impossible également d'augmenter sa densité ou sa 
pression, à moins qu'on n'augmente en même temps sa température. Dans cet état. 
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la Yapair est donc au maximum de densité et de pression pour sa température, ti 
l'on voit qu'il existe alors une liaison constante entre sa température et sa pression , 
ou entre sa température et sa densité. 

Si Ton sépare au contraire la vapeur de son eau génératrice, et que l'on aug- 
mente la température, l'état de maximum de densité cessera, puisqu'il n'y aura 
point d'eau pour fournir le surplus de vapeur, ou l'accroissement de densité cor- 
respondant à l'accroissement de température. Ainsi, il n'y aura plus alors cette liai- 
son invariable mentionnée plus haut, entre la température et la pression, et l'on 
pourra , par des moyens accessoires , augmenter ou diminuer l'une à son gré , sans 
que l'autre varie nécessairement d'une manière correspondante , comme cela a lieu 
dans le cas du maximum de densité. 

Il est donc nécessaire de distinguer l'un de l'autre ces deux états de la 
Tapeur. 

Une des lois les plus importantes à connaître sur les propriétés de la irapeui-, 
est celle qui. sert à déterminer la force élastique de la vapeur en contact 'avec ie 
Mqoide, quand on connaît la température sous laquelle elle se forme ; ou, récipro- 
quement , à déterminer cette température , lorsque la force élastique est connue. No»- 
aeolemait cette recherche est d'une utilité directe, mais nous verrons plus loin 
qu'elle sert également à déterminer la densité ou le volume spécifique de la vapeur 
formée sous une pression donnée, et c'est une connaissance qui est indispensable 
pour le calcul des machines à vapeur. 

On avait depuis longtemps entrepris des expériences à ce sujet , et elles étaient 
fort nombreuses pour les vapeurs formées sous des pressions moindres que celle 
de l'atmosphère : dans cette partie de l'échelle ,. on possédait les observations de 
Southern, Ure et Dalton. Quant aux températures élevées, on avait les expériences 
de Taylor et quelques autres ; mais ces expériences ne s'étendaient en général qu'à 
des pressions de quatre ou cinq atmosphères , et si quelques-unes allaient jusqu'à 
huit atmosphères , c'était sans présenter une échelle complète dans l'intervalle. L'ex-» 
tréme difficulté de ces sortes de recherches , lorsque l'on veut avoir des résultats 
réellemens exacts , les dépensés considérables qu'elles entraînent et le danger auquel 
dles exposent dans les hautes pressions, avaient empêché jusque-là qu'on ne pous- 
sât les expériences plus loin. C'est à l'Académie des Sciences de l'Institut de France 
que l'on doit d'avoir complété nos connaissances à cet égard. Elle confia le soin 
de ces délicates expériences à deux sa vans illustres , MM. Arago et Dulong, qui y 
employèrent tout ce qu'une étude approfondie des lois de la physique peut suggé^ 
rer de précautions pour éviter les causes ordinaires d'erreurs. La pression de la 
vapeur y fut mesurée par des colonnes effectives de mercure contenues dans des 
tubes de cristal qui formaient ensemble une hauteur de plus de 26 mètres ou 87 
pieds anglais , et produisaient des pressions s'élevant jusqu'à vingt-quatre atmosphères. 
Les instrumens furent fabriqués exprès par les plus habiles constructeurs , et aucune 



46 chapithb deuxième. 

dépense nécessaire ne fut épargnée ; aussi , le plus grand degré de eonfianoe doic-fl 
être attaché à leurs résultats (*). 

En ajoutant ces expériences à celles de Southern , Dalton et Taylor , on est en 
possession d'une série d'observations très-rapprochées , comprenant des pressions de- 
puis t77 d'atmosphère jusqu'à vingt-quatre atmosphères , et des températures , depuis 
eelle de la glace fondante, jusqu'à 224 degrés du thermomètre centigrade, ou 436.5 
d^rés de Fahrenheit. 

Cependant , pour former une table suivie par intervalles donnés de pression ou 
de température , il fallait être en état de remplir , par interpolation , les inten^alles 
qui subsistaient entre les observations originales. De même , pour pouvoir détermi- 
ner directement , dans tous les cas , soit la pression , soit la température de la 
vapeur dans des conditions données , il fallait une expression qui représentât d'une 
manière suffisamment exacte la loi des observations. Dans ce double but, donc, 
diverses formules ont été proposées, et nous allons les faire connaître succes- 
sivement. 

1*. Celle de Southern , que nous donnerons un peu plus loin , s'applique 
Irès-bien aux pressions moindres qu'une atmosphère : elle ne s'écarte alors que très- 
peu des observations ; mais , au delà de ce point , elle cesse d'offrir la même exac- 
titude. D'une à quatre atmosphères , elle donne plus d'erreur que celle de Tredgold 
modifiée, et, au delà de quatre atmosphères, elle est beaucoup moins exacte que 
celle de MM. Arago et Dulong, qui est d'ailleurs d'un calcul plus facile. Les erreurs 
qu'elle produit s'élèvent dans ce dernier cas jusqu'à i .5 degré centigrade , ou 3.6 
degrés du thermomètre de Fahrenheit; tandis que, dans les mêmes points, la 
formule de MM. Arago et Dulong ne s'écarte jamais des observations de plus de 
0.4 degré centigrade , ou 0.7 degré de Fahrenheit. 

S*. Pour les pressions comprises entre une et quatre atmosphères , une formule 
originairement proposée par Tredgold , et modifiée ensuite par M. Mellet , son tra- 
ducteur , était celle qui donnait les résultats les plus exacts ; et c'est pourquoi 
MM. Arago et Dulong en avaient , pour cet intervalle , adopté l'usage. On ne trouve 
effectivement aucun inconvénient à son emploi , quand il s'agit seulement de dresser 
une table par intervalles de demi-atmosphères. Mais comme , pour l'usage commode 
des formules que nous proposerons dans cet ouvrage , nous aurons besoin d'établir 
une table par intervalle de livre en livre , par pouce carré , ou de quinzième en quin- 
zième , nous croyons devoir prérérer une formule que nous donnerons un peu plus 
loin avec les autres « et qui , tout en s'approchant autant que celle de Tredgold des 
résultats de l'observation directe , dans les points fournis par l'expérience, a, de plus. 



I*) Vojfez .* Esposc des recherches faites ptr ordre de rAcadcmie des Sciences, pour déterminer les for- 
ces élastiques de la vapeur d*eaa, à de hantes températures. Mémoirci de l'Académie des Sciences , tome X i 
AnnoUê de Chimie et de Physique , tome XLIII , 1830. 
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Tavantage de retomber exactement , de quatre à quatre et demie atmosphères , dans la 
formule de MM. Dulong et Arago , qui doit en faire la continuation (*). Du reste, 
les résultats de la formule que nous proposons , étant rapprochés des expériences 
de Taylor et de celles de MM. Arago et Dulong, montrent qu'en remployant pour 
rintervalle compris entre une et quatre et demie atmosphères , on ne peut , en aucun 
cas , commettre une erreur plus grande que 0.4 degré du thermomètre centigrade , 
ou 0.7 du thermomètre de Fahrenheit. 

3*. Enfin , pour les pressions supérieures à quatre et demie atmosphères , la for- 
mule que MM. Arago et Dulong ont déduite de leurs expériences représente les 
observations avec une exactitude remarquable. Dans tout Tintervalle compris entre 
quatre et vingt-quatre atmosphères , son plus grand écart sur la température est , 
comme nous l'avons dit , de 0.4 degré du thermomètre centigrade , ou 0.7 degré 
de Fahrenheit, et dans presque tous les autres cas, l'erreur ne s'élève qu'à 0.1 
degré centigrade , ou 0.18 Fahrenheit ; son accord avec l'expérience est tel, sur- 
tout dans la partie la plus élevée de l'échelle , qu'on a lieu de penser qu'en l'appliquant 
à des températures s'élevant jusqu'à cinquante atmosphères, on ne pourrait en au- 
eun cas se tromper , sur la température , de plus de 1 degré du thermomètre 
centigrade ou 1 .8 degré de Fahrenheit. Ainsi , en ajoutant ses résultats à ceux de 
leurs expériences directes, MM. Arago et Dulong ont pu dresser, pour la première 
fois, une table des températures de la vapeur jusqu'à cinquante atmosphères de 
pression , avec la certitude de ne commettre aucune erreur digne de considération. 

On voit , d'après ce qui précède , que la formule de Southern représente très- 
bien les observations pour les pressions inférieures à une atmosphère, mais qu'au 



(*) En comparant les deux formules avec les résultats de Tobsenration , on trouve, en effet, en 
mesures françaises , comme on pourra le vérifier plus loin : 



rOaCB ÉLASTIQUI 

de la vapeur 

en 
atmosphères. 


TEHpiaAToax 
observée. 


TIMPÉaATDBB 

donnée 

par la formule 

de Tredgold, 

modifiée 
parM.Meliet. 


TBHPiaATDBB 

donnée 

PAa 

la formule 

proposée. 

• 


TBMpiaATCaB 

donnée 

par 

la formule 

de MM. Arago 

et Dulong. 


1 

2.14 

2.S705 

4 

4.5735 


100 

123.7 

133.3 

149.7 


99.96 
123.54 
133.54 
145.43 
150.39 


100 

123.34 

133.17 

iUM 

149.79 


> 

m 
t 

149.77 



On voit que la formule que nous proposbns s^écarte des températures observées à peu près autant que 
celle de Tredgold modifiée ; mais que, seulement, comme la diflcrcnce avec rohscr\'ation est en moins au 
lieu d*étrc en plu$ , il en résulte sa coïncidence à 4 1 almosphcrcs , avec celle de MM. Arago et Dulong , 
oc qui est nécessaire pour rétablissement de la table. 



48 CHAPITRE DEUXIÈME. 

delà de ce point elle cesse d*étre exacte ; que la formule de Tredgold et celle que 
nous proposons à sa place conviennent au contraire aux pressions comprises entre 
une et quatre et demie atmosphères , mais qu'elles sont incorrectes en deçà et au 
delà de ces limites; et enfin, que la formule de MM. Arago et Dulong est très- 
exacte dans rintcr\'alle compris entre quatre et cinquante atmosphères, mais que, 
pour les pressions moindres que quatre atmosphères , les deux formules précédentes 
lui sont préférables. Aucune de ces formules ne convient donc à la série totale 
de l'échelle des températures , et ce serait vouloir introduire sciemment des erreurs 
dans les tables, que de s'en tenir exclusivement à l'une quelconque d'entre elles. 
Comme d'ailleurs, la véritable loi théorique qui lie les pressions aux températures 
est inconnue, et que les formules dont nous parlons ne sont que des formules 
d'interpolation , uniquement établies par leur coïncidence avec les faits , le seul 
moyen d'en faire usage est d'appliquer respectivement chacune d'elles à la portion 
de la série à laquelle elle convient. Alors, d'après la comparaison de leurs résultats 
avec l'expérience, on peut être assuré qu'en aucun point Terreur ne dépassera 7 
dixièmes de degré sur la température de Fahrenheit, ou i dixièmes de degré sur 
celle du thermomètre centigrade. C'est le moyen suivi avant nous , et que nous 
avons de même adopté pour la formation des tables que nous présenterons dans 
un instant. 

Les formules qui ont servi à la formation de ces tables sont donc les suivantes, 
que noua rapportons ici , non pas sous leur forme originale , mais transformées , pour 
plus de commodité , en mesures usuelles dans la pratique ; c'est-à-dire en y expri- 
mant la pression p en livres anglaises par pouce carré, ou en kilogrammes par centimètre 
carré, et la température t en degrés du thermomètre à mercure de Fahrenheit , ou du 
thermomètre d mercure centigrade , comptés à l'ordinaire. 

Formule de Southern, convenable aux pressions moindres que celle de l'atmosphère 
(mesures françaises) : 



p = 0.0034542 4- 



/ 46.278 + 1 Y" 
l 145.360 J • 



i-U_ 



nA- 



t= 145.360 % /p — 0.0034542 — 46.278. 



Formule de Tredgold , modifiée par M. Mellet , convenable aux pressions de 
1 à 4 atmosphères (mesures françaises ) : 



-(^j. 



• .. 



t=174|/p — 75. 
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Formule convenable, ainsi que la précédente , aux pressions de 1 à 4 atmosphères , 
et proposée pour la remplacer (mesures françaises) : 

/ 78.67 -f t Y 
''~l 171.72 J • 

« = 171.72 V^p — 72.67. 

Formule de MM. Arago et Dulong , convenable aux pressions de 4 à SO atmos- 
phères ( mesures françaises ) : 

p «: ( 0.28658 -I- 0.0072003 t)* , 

t = 138.883 l^p— 39.802. 

Formule de Southern , convenable aux pressions moindres que celle de l'atmos- 
phère (mesures anglaises); 



p s= 0.04948 -f 



l 155.7256 J ' 



t = 155.7256 %/ p — 0.04948 — 51.3. 



Formule de Tredgold , modifiée par M. Mellet, convenable aux pressions de 1 à 4 
atmosphères (mesures anglaises) : 



/ 105-1- < Y 
~l 201.18 ] * 



t = 201.18^/p — 103. 

Formule convenable, ainsi que la précédente , aux pressions de 1 à 4 atmosphères , 
et proposée pour la remplacer (mesures anglaises) ; 

_ / 98.806 -i- t Y 
^~[ 198.562 J ' 

t = 198.562 {/p — 98.806. 

Formule de MM. Arago et Dulong , convenable aux pressions de 4 à 50 
atmosphères (mesures anglaises) ; 

p = ( 0.26793 -f- 0.0067585 ( )» , 
t = 147.961 jî'p — 39.644. 
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Outre les formules que nous venons de rapporter , il en exisèe depuis longtemps 
une autre proposée par M. Biot , et qui , comparée par cet illustre physicien aux 
expériences de MM. Arago et Dulong sur les pressions élevées , à celles de Taylor 
sur les pressions plus rapprochées de i 00 degrés , et à une nombreuse série d'obser- 
vations inédites faites par M. Gay-Lussac, depuis 100 degrés jusqu'à — 20 degrés 
centigrades , reproduit les résultats observés avec des écarts accidentels très-petits , 
tels qu'en comportent les expériences elles-mêmes. Cette formule, qui a, par con- 
séquent , sur les précédentes , l'avantage de s'appliquer à tous les points de l'échelle 
indistinctement , est la suivante : 

Log p est le logarithme tabulaire de la pression exprimée en millimètres de 
mercure à degré ; i est la température centésimale comptée sur le thermomè- 
tre d'air , divisé d'après le coefficient de dilatation des gaz de M. Gay-Lussac , 
c'est-à-dire en appelant 1 degré de température chaque accroissement de 0.00375 
du volume de l'air à degré ; et les quantités a , a^ , a, , 6, , 6, sont des cons- 
tantes qui ont les valeurs que voici: 

a = ^6131 33025 9, 
loga,::== 1.82340 68819 3, 
log 6^ = — 0.01309 73429 5, 
loga,= 0.74110 95183 7, 
log 6^ = —0.00212 51058 3. 

Cette formule ne peut manquer d'être extrêmement utile dans un grand nom- 
bre de recherches délicates sur les effets de la vapeur d'eau; mais pour établir, 
par son moyen, une table de la forme qui nous est nécessaire, il faut d'abord 
en déduire la pression de degré en degré du thermomètre d'air centigradci divisé 
d'après le coefficient de M. Gay-Lussac, puis changer ceux-ci en degrés du ther- 
momètre à mercure; et comme alors on n'aura pas les d^;rés de température 
corrcspondans à des pressions données , par intervalles réguliers , il faudra cher- 
cher ensuite ceux-ci par une interpolation subséquente. Ces longueurs^ qui sont 
évitées par les formules précédentes, puisqu'elles ne contiennent que les tempé- 
ratures du thermomètre à mercure ordinaire et qu'elles présentent une solution 
immédiate , nous ont engagé à leur donner la préférence pour la construction des 
tables que nous présenterons plus loin. 

EnCn , depuis la publication de la première édition de cet ouvrage , H. Lub- 
bock a fait connaître une formule qui donne des résultats fort exacts dans uœ 
très -grande étendue de l'échelle des températures et ne s'écarte des observations 
que dans les températures très-basses. D'après la table publiée par cet auteur , 
pour toutes les pressions comprbcs entre I et 24 atmosplières , les températures 
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données pac sa formule ne différent au plus que de 0.3 degrés du thermomètre 
de Fahrenheit , ou 0.2 degré centigrade , de éblles qu*on obtient par la combinaison 
de la formule que nous avons proposée avec celle de MM. Arago et Dulong ; 
pour les pressions inférieures à 1 atmosphère , la formule de M. Lubbock est encore 
trës^xacte jusqu'à 7 d'atmosphère , mais , au dessous de ce point , elle commence 
à s'écarter de l'expérience , et , dans les pressions inférieures , elle donne des erreurs 
^i vont jusqu'à 1.43 et 1.83 degré de Fahrenheit sur des températures de 83 
ec 62 degrés. On ne peut donc la considérer comme exprimant la loi physique 
qui joint les pressions aux températures dans la vapeur en contact avec le liquide*, 
mais on voit du moins qu'elle peut être très utile. 
Cette formule est la suivante : 

ii6.173i6 ,,^. 

1.17602— fj^«»< 

La pression /> y est exprimée en atmosphères, et il serait bien facile de Ty ré- 
duire en livres par pouce carré, selon la mesure en usage; quant à la tempé- 
rature I, c'est celle du thermomètre d'air de Fahrenheit divisé d'après lecoefGcient 
de dilatation des gaz de M. Gay-Lussac, c'est-à-dire en prenant pour 1 degré 
de température chaque augmentation de 0.0020833 du volume de lair sec, à 
la température de 32 degrés Fahrenheit. 

Cette formule est d'une forme très-simple , et nous avons vu qu'elle donne des 
résultats exacts dans des limites fort étendues; mais la nécessité de passer ensuite 
des degrés du thermomètre d'air divisé d'après le coefficient de M. Gay-Lussac 
à œux du thermomètre à mercure, ce qui ne peut se faire que par une in- 
terpolation fatigante et incertaine, doit faire préférer, pour la construction des 
tables de correspondance entre la pression et la température de la vapeur en 
contact avec le liquide, l'usage successif des trois formules que nous avons rap- 
portées plus haut. 

% II. Relatum entre leê valûmes spécifiques et les pressions, à température égaie, 
ou entre les volumes spécifiques et les températures, à pression égale, dasks les 
vapeurs séparées du liquide. 

Nous avons dit que , quand la vapeur est en contract avec le liquide producteur, 
sa pression est nécessairement liée à sa température; et, comme la densité d'un 
fknde élastique ne dépend que de sa température et de sa pression , il s'ensuit 
qat cette densité est alors toujours constante , pour une température ou une pres- 
siim données; mais lorsque la vapeur est séparée du liquide, cette liaison entre 
la température et la pression n'existe plus. On peut donc alors faire varier la tem- 
pérature de la vapeur sans changer sa pression , ou réciproquemenC ; et , adon 
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que Ton fait varier l'un ou Fautre de ees deux élémenSy la densité de la vapeur 
éprouve des cbangemens qui ont étéTobjet des recherches des physiciens. 

Une loi très-remarquable dans les effets des gaz ou des vapeurs , est edle qui 
a été découverte par Mariotte , et confirmée depuis , jusqu'à des pressions de vingt- 
sept atmosphères, par MM. Arago et Dulong. Elle consiste en ce que, si Ton fait 
varier le volume d'un poids donné de gaz ou de vapeur, sans changer sa tem- 
pérature , la force élastique de ce gaz variera en raison inverse du volume qu*on 
lui fait occuper , ou , si l'on veut , en raison directe de sa densité : c'est-à-dire que 
si y et V expriment les volumes occupés par un même poids de vapeur, et p et 
p* les pressions qui maintiennent la vapeur comprimée sous ces volumes respectifs , 
la température étant en outre la même dans les deux cas , on aura la relation suivante : 

±, — — 

Et , par conséquent , en exprimant par ^ et /«* les volumes spécifiques de la vapeur 
sous les pressions respectives p et p* , on aura également , d'après ce qui a été dit 
dans le S l*'. de ce chapitre , 

p* /» * 

D'après cette loi , si l'on comprime un poids donné d'un fluide élastique & moi- 
tié de son volume primitif, sans changer sa température, la force élastique de ce 
fluide deviendra double ; mais il est clair que cet effet , pris isolément , ne peut 
avoir lieu dans les vapeurs en contact avec le liquide, parce qu'il suppose que , pen- 
dant le changement de pression , la température reste constante , et que nous avons 
vu , au contraire , que dans les vapeurs dont il est question , la pression change 
toujours avec la température, et réciproquement. 

Une autre propriété , également importante pour apprécier les effets de la vapeur , 
a été découverte par un chimiste célèbre de nos jours , M. Gay-Lussac. Elle con- 
siste en ce que , si l'on fait varier la température d'un poids donné d'un fluide 
élastique, gaz ou vapeur, en maintenant sa tension au même degré, il éprou- 
vera des augmentations de volume exactement proportionnelles aux augmentations 
de température. 

En cherchant en outre & déterminer la quantité de cette dilatation des gaz oo 
des vapeurs par degré de température , M. Gay-Lussac avait trouvé que , pour 
chaque degré de température du thermomètre à mercure centigrade , compris 
entre et 100 degrés, l'accroissement de volume était de 0.00375 du volume 
occupé par le même poids de fluide à la température zéro. D'autre part , d'après 
les expériences de Petit et Dulong , un thermomètre d'air sec établi sur celte 
donnée, c'est-à-dire dans lequel on marquerait un degré de température pour 
chaque aecroissemeent de 0.00375 du volume de l'air à zéro, et que l'on cor^ 
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rigerait de la dilatation du verre , ne s'accorderait pas , au delà de 1 00 degrés , 
avec le thermomètre à mercure ordinaire : la différence entre eux irait toujours 
en croissant jusqu'au point d'ébuUition du mercure^ ou 360 degrés du thermo- 
mètre à mercure , qui se trouveraient correspondre à 330 degrés seulement du 
thermomètre d'air. On en avait donc conclu que l'accroissement de volume des 
gaz , par degré de température , n'était constant qu'autant qu'on le rapportait au 
thermomètre d'air corrigé de la dilatation du verre ; mais que la dilatation du mer- 
cure dans le verre était trop irrégulière pour que la même loi pût s'appliquer 
aux degrés de température mesurés sur le thermomètre à mercure, si ce n'est 
cependant pour des températures inférieures è 100 degrés. Ainsi , pour toute 
température plus élevée, il fallait d'abord la réduire en degrés du thermomètre 
d'air, et ensuite c^était à cette dernière température seulement qu'était applicable 
le coeiBcient de dilatation indiqué plus Haut. 

Mais, dans des expériences plus récentes , un physicien allemand , M. F. Rudberg, 
a trouvé que le coefficient de dilatation des gaz devait être réduit à 0.003646, 
et cette détermination a été confirmée depuis par les recherches de M Regnault. 
En outre, un thermomètre d'air qui serait gradué d'après cette donnée ne dif- 
férerait du thermomètre à mercure, même dans les températures les plus élevées, 
que de quantités fort petites et tout-à-fait négligeables pour l'objet qui nous oc- 
cupe. Nous devons donc admettre que , pour chaque degré du thermomètre à mer- 
cure centigrade^ la dilatation des gaz et des vapeurs est sensiblement constante 
et exprimée par 0.00365 du volume occupé par le même poids du fluide à la 
température zéro ; et que, si l'on emploie le thermomètre à mercure de Fah- 
renheit^ chaque augmentation de 1 degré dans la température produit un ac- 
croissement de volume de 0.00203 du volume occupé par le fluide à la tem- 
pérature de 32 degrés (*) 

Si donc , nous appelons V^ le volume d'un poids donné de fluide élastique , sous 
une pression quelconque et à la température de 32 degrés de Fahrenheit , ou zéro 
du thermomètre centigrade , le volume que ce même poids de fluide occupera sous 
la même pression et à la température t prise au thermomètre à mercure , sera » 
en mesures anglaises : 

V = Vo+VoX 0.00203(^ — 32); 

ou , en mesures françaises : 

V = Vo + Vo X 0.00365 1. 

Il s'ensuit qu'entre les volumes V et V , occupés par le même poids de vapeur 



(*) Voyez AntuUes de Phytique et de Chimie de J.-C. Poggendorff, tomes XLI, XLIIf, XLIV; et 
Comptée rendue des Séances de l'Académie des Sciences , tome XII pages 653 et 766 , pour une Note que 
nous avons communiquée à ce sujet. 
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à la même pression , et sous les températures respectives tetf^ on a la relation, 

en mesures anglaises : 

V l-f 0.00205 (f— 52) ^ 46i.2 + t 
"V^ ~ 1 4- 0.00205 {V— 52) ■" 4(11.2+ «• ^ 

ou , en mesures françaises : 

V I +0.00565 1 274 + e 
T' "" i + 0.00565 V ~274 + 1' * 

Et puisque nous avons vu que le rapport entre les volumes occupés par le 
même poids de deux vapeurs différenles n'est aulre chose que le rapport entre les 
volumes spécifiques de ces deux vapeurs, les deux relaUons précédentes seront 

«également vraies en y remplaçant le rapport -«j des volumes absolus par le rap- 
port-^ des volumes spécifiques. 

Cette loi , supposant que la température de la vapeur change , sans que la près* 
sion subisse cependant aucun changement, ne peut évidemment convenir auxeSSetft 
qui se produisent dans les vapeurs en contact avec le liquide , puisque dans celles^ 
la pression change nécessairement et spontanément avec la température. 

S III. Relatim entre les volumee epédfiquee , les pressions et les iempéraiures , dans 

les vapeurs en contact ou non avec le liquide. 

Ainsi qu'on vient de le dire , la loi de Mariotle , non plus que celle de Gay- 
Lussac, ne peuvent s'appliquer isolément aux changemens qui surviennent dans 
les vapeurs qui continuent de rester en contact avec le liquide ; mais il est clair 
que, de leur ensemble, on peut déduire une troisième relation propre è déter- 
miner les variations de volume qui ont lieu dans les vapeurs , en vertu d'un 
changement simultané dans la température et dans la pression; et cette relation 
pourra , dès lors , comprendre le cas des vapeurs en contact avec le liquide , puis- 
qu'il suffira d'introduire dans la formule les pressions et températures qui , dans cet 
état de la vapeur, se correspondent entre elles. 

Supposons donc qu'il s'agisse de connaître le volume occupé par un poids donné 
de vapeur , qui passe de la pression p' et de la température I' , à la pression p et à 
la température t. On pourra supposer que la vapeur passe d'abord de la pression 
«• à la pression p sans altérer sa température, ce qui, d'après la bi de Mariotle» 
donnera entre les volumes spécifiques m' et /*" de la vapeur, avant et après ceUc 
transformation , 
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puis ensuite on supposera que cette vapeur passe de la température V à la tem- 
pérature t , sans altérer sa pression , et le volume spécifique de la vapeur devien- 
dra, d'après la loi de Gay-Lussac, en mesures anglaises : 

„461.2 + f ,p' 461.2+ e 
^ ^ 461.2+t^ ^ p 461.2 +t" 

ou , en mesures françaises : 

_ ,, 274 + t _ ,p^ 274 + t 
^~'" 274+t' ~'*p"274 + ('- 

On aura évidemment , par ce moyen , la loi suivant laquelle le volume spéci- 
fique de la vapeur change , en vertu d'une combinaison donnée de pression et de 
température. Par conséquent, en ne mettant dans celte équation pour p et f, 
p^ , et ^\ que les pressions et températures qui se correspondent dans les vapeurs 
en contact avec le liquide, ou aura les changemens analogues qui se produisent 
dans le volume spécifique de la vapeur, lorsqu'on ne la sépare pas de son eau 
génératrice. 

D'un autre côté, on sait, par les expériences de M. Gay-Lussac, que sous la 
pression atmosphérique ou 14.706 Ibs par pouce carré , et à la température de 219 
degrés Fahrenheit, ou en mesures françaises, sous la pression de 1.0335 kilo- 
gramme par centimètre carré, et à la température de 100 degrés du thermomètre 
centigrade, le volume spécifique de la vapeur d'eau en contact avec le liquide est 
1696 fois celui de Teau qui l'a produite. On peut donc facilement en conclure le 
volume du même poids de vapeur à une pression quelconque p et à la tempé- 
rature t correspondante. Il suffira , pour cela , de mettre pour p' , f et /&* les valeurs 
ci-dessus, dans l'équation générale qu'on a obtenue plus haut, et l'on trouvera 
pour résultat : 

En mesures anglaises : 

-.^-. w *^-706 ,, 461.2 + t ^n^,n 461.2 + t 

qui donne également 

461 .2 4- 1 
p = 37.049 ^ : 

/* 

OU , en mesures françaises : 

» Md 1:S ^74 +t _ 274+* 

qui donne de même : 

p=r= 4.6867 !— . 
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Ainsi , nous pourrons , au moyen de ces relations , calculer le volume spécifique 
de ta vapeur Tormcc sous une pression donnée, ou réciproquement, dès que nous 
connaîtrons la température qui correspond à celte pression dans les vapeurs aa 
maximum de densité. 

En calculant donc, d'après les formules que nous avons données dans le $1" 
de ce chapitre , la température de la vapeur au maximum de densité, sons les 
différentes pressions contenues dans la première colonne du tableau suivant, on 
formera d'obord la deuxième colonne du même tableau ; puis , en se servant de cette 
suite de températures pour les introduire dans la formule qui précède , on en con- 
clura la troisième colonne , ou les volumes spécifiques de la vapeur formée sous 
toutes les pressions, depuis les plus basses jusqu'à huit atmosphères. Cette table 
dispensera , par conséquent, de tout le calcul , soit h l'égard de la recherche des 
températures , soit à l'égard de celle des volumes spécifiques ou des densités ; et 
son étendue suffira pour toutes les applications qui se présentent dans le travail des 
machines à vapeur. Il est entendu que, lorsque nous parlons de la vapeur formée 
sous une pression donnée , nous voulons dire que cette vapeur est prise au moment 
de sa formation, et, par conséquent, en contact avec le liquide. 
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TABLE du volume de la vapeur , formée êous différentes pressions , comparé au 

volume de Veau qui Pa produite ( mesures françaises )• 
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l^ABLE du volume de Ja vapeur j formée sous différentes pressione , compare au 

volume de Veau qui Va produite ( mesures anglaises )• 
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300.4 


427 




35 


340,7 


4040 


67 


301.2 


423 


36 


343.0 


4003 


68 


303.2 


416 


37 


245.4 


969 


69 


303.3 


410 


38 


247.3 


937 


70 


304.2 


405 




39 


249.3 


907 


74 


305.4 


400 




30 


354.3 


880 


72 


306.4 


395 




34 


253.4 


853 


73 


307.4 


390 




33 


255.0 


839 


74 


3080 


385 




33 


356.8 


806 


75 


308.9 


380 




34 


258.6 


784 


76 


309-9 


576 




35 


260.3 


764 


77 


310-8 


571 




36 


262.0 


744 


78 


311.7 


367 


37 


263.7 


726 


79 


312-6 


363 


38 


265.3 


708 


80 


313-5 


359 


39 


266.9 


693 


81 


314-3 


355 1 


40 


268.4 


676 


82 


315-2 


351 1 


41 


269.9 


661 


83 


311.6 


348 1 


. 


43 


274.4 


646 


84 


316-9 


». 1 



DE l'action XÉCAllUyiB' MB. hk VAPEUR. 



5» 



TÀBUB du wlume de la vapeur , formée sous différentes pressions , comparé au 
volume de FeoM qui la produite (mesures anglaises). — Suite. 



PIKUION 


TE>piBATDBI 


TOLDMB aptonQOi, 
ou 


rasssion 


TRMriaiTnaE 


TOLUMB SPÉariQVI 

ou 


absolue , en 


correspondante , 


Tolume 


absolue, en 


correspondante, 


Tolume 


Irnres anglaises 


en degrés do 


de la vapeur 
comparé 


livres anglaises 


en degrés du 


de la vapeur 
comparé 


P*» 


thermomitre 


au Tohime de Toan 


par 


thermomitre 


au Yolume de l eau 

• 


pouce oné. 


' de Fafarenheit, 


qui 
Pa produite. 


ponte carré. 


de Fahrenheit. 


qui 
l'a produite. 


85 


317.8 


340 


98 


328.1 


399 


86 


318.6 


337 


99 


338.8 


396 


87 


319.4 


333 


100 


339.6 


293 


88 


320.3 


330 


105 


333.3 


281 


8» 


331.1 


326 


120 


343.3 


349 


90 


321.9 


323 


135 


353.4 


334 


91 


332.7 


320 


150 


360.8 


303 


92 


323.» 


317 


165 


368.5 


187 


93 


334.3 


313 


180 


575.6 


173 


9* 


5%(.0 


310 


195 


582.5 


161 


95 


335.8 


307 


210 


588.6 


150 


96 


326.6 


305 


335 


594.6 


14t 


97 


327.3 


303 


240 


400.2 
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$ TV* Relûtton directe entre les volumes spécifiques et les pressions , dan» tes 

vapeurs en contact avec le liquide. 

On \ient de voir , d*après les formules données dans le paragraphe précédent , 
que h densité et le volume spécifique de la vapeur , séparée ou non du liquide , 
se déduisent de la connaissance simultanée de sa pression et de sa température. 
D'un autre côté , on sait que dans les vapeurs en contact avec le liquide , la tem- 
pérature dépend immédiatement de la pression ; il doit donc élre possible de trou- 
ver une relation propre à déterminer directement le volume spécifique de la vapeur 
etk eonlaet avec le liquide , ou , si Ton veut , de la vapeur au maximum de den- 
sité et de pression pour sa température , au moyen de la simple connaissance de 
k pression sous laquelle elle se forme. 

L*équation qui donne le volume spécifique de la vapeur, dans un état quelcon- 
que , en fonction de sa pression et de sa température , a été donnée plus haut. 
Nous avons fait connaître de même les formules au moyen desquelles on déter- 
mine la température en fonction de la pression, dans les vapeurs en contact avec 
le liquide ; en éliminant donc la température entre l'équation des volumes et celle 
des températures , on obtiendra définitivement la relation cherchée , ou le volume s{)é- 
cifique de la vapeur au maximum de densité , en fonction de sa pression seulement. 
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Mais ici se présente la difficulté. D*abord la formule de M. Biol , ne poutant 
résoudre par rapport à la température, ne permet pas Félimination nécessaire; ensuite, 
Tensemble des trois formules rapportées plus haut , et que l'on fait succéder les unes 
aux autres , convient fort bien à la formation de tables de correspondance entre les 
pressions et les températures , quand c'est le but qu'on se propose. De même encore » 
quand il s'agit d'une recherche relative à la détente de la vapeur dans une machine, et 
qu'on sait exactement dans quelles limites de pression cette détente s'exercera , on peul 
discerner immédiatement laquelle des trois formules est applicable au cas que l'on a à 
considérer , et il est possible alors d'éliminer t entre cette formule et l'équation des 
volumes ; mais s'il s'agit, par exemple , du cas où la vapeur, se formant dans la chau- 
dière sous une pression de 8 ou 10 atmosphères , pourrait , selon les circonstances du 
mouvement , se détendre pendant son action dans la machine , tantôt à une pression 
moindre que 1 atmosphère, tantôt & une pression comprise entre 1 et 4 atmosphères, 
tantôt enfin à une pression supérieure à 4 atmosphères , alors on ne saura plus laquelle 
des trois formules devra servir & l'élimination , et il sera impossible d'arriver à une 
équation générale représentant , dans tous les cas , l'eflet de la machine. 

D'ailleurs , quand on adopterait l'une quelconque de ces formules , les fonctions 
exponentielles qu'elles contiennent introduiraient encore dans les calculs une compli- 
cation qui ne saurait convenir aux applications pratiques ; et c'est ce qui arrive pour 
la formule de M. Lubbock , dont la forme se prêterait d'ailleurs à l'élimination 
nécessaire. 

Les équations de température connues jusqu'à présent ne peuvent donc résoudre 
d'une manière satisfesantc la question qui s'offre ici , c'est-à-dire remplir les besoins du 
calcul des machines à cet égard ; et , par conséquent » ce qu'il y a de mieux à faire 
est de chercher directement une relation approximative , propre à donner immé> 
diatement le volume spécifique de la vapeur au maximum de densité , en fonction 
de sa pression seulement. 

Dans ce but, M. Navicr avait proposé l'expression 

^ 1000 

^ ~ 0.09 -f 0.0000484p ' 

dans laquelle fi est le rapport du volume de la vapeur à celui occupé par un même 
poids d eau , et p la pression exprimée en kilogrammes par mètre carré ; mais 
cette formule , assez exacte pour les hautes pressions , s'écarte considérablement de 
rcxpéricnee pour les pressions inférieures à la pression atmosphérique , qui sont 
cependant utiles pour les machines à condensation. En outre , dans les machines 
sans condensation , et par conséquent à haute pression , il est possible d'en trouver 
, une beaucoup plus exacte , comme on va le voir. Nous croyons donc devoir proposer, 
pour cet objet, les formules suivantes, qui sont les mêmes que nous avons présentées 
dans la première édition de cet ouvrage , mais que nous mettons maintenant sous 
une forme plus commode pour le calcul. 
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Formule pour les machines de divers systèmes , à conderuaiion: 

20,000,000 - 

fi = , ^^ , — , en mesures françaises : 

4,100,000 , . 

/lag ' ^ , — , en mesures anglaises. 
250 -f-p ^ 

Formule pour les machines de divers systèmes , sans condensation : 

2i ,232,000 



f" ^flv] 



3020 + p 



j en mesures françaises ; 



4,348,000 , . 

/*=-—-—— — , en mesures anglaises. 

Dans ces formules , la pression p est exprimée en kilogrammes par mètre carré , 

ou en livres anglaises par pied carré , selon les mesures employées. 

Pour plus de simplicité , nous représenterons d'une manière générale ces formules 

par l'expression 

m 

dans laquelle les constantes m et n auront , selon les machines considérées , le» 
valeurs respectives indiquées plus haut , savoir : 

% 

Machines à condensaiionm 

m = 20,000,000 , n = 1200 , en mesures françaises ; 
m= 4,100,000, n= 250, en mesures anglaises. 

Machines sans condensation. 

m = 21 ,232,000 , n =: 3020 , en mesures françaises; 
m= 4,348,000, n= 620, en mesures anglaises, 

La première des deux formules proposées convient également aux pressions supé- 
rieures et inférieures à celle de l'atmosphère , du moins dans les limites qu'on a 
besoin de considérer généralement pour les applications des machines à vapeur. En 
cflet , en consultant la table de comparaison que nous allons présenter dans un 
instant , on verra qu'elle donne les volumes exacts pour les pressions de iO et 50 
livres par pouce carré , ou | et 3 et demie atmosphères , qui sont les pressions 
moyennes les plus ordinaires après et avant la détente ; que pour toutes les pressions 
comprises entre 7.3 et 73 livres par pouce carré , c'est-à-dire, entre i et 5 atmos- 
phères, l'erreur ne surpasse jamais ~ du volume réel de la vapeur, et, enfin, qu'entre 
G cl 120 livres de pression, l'erreur maximum ne s'élève qu'à j^ à-peu-près. Or, on 
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sait que la plus grande pression en osage dans les machines k eondensation ne surpasse 
pas 5 et demie atmosphères , ou 80 livres par pouee carré ; et , d'un autre côté , 
d*après les tracés d^indicateur relevés sur ces machines » on sait aussi que la pres- 
sion de la vapeur , pendant son action motrice dans le cylindre , ne descend jamais au- 
dessous de 6 livres par pooce carré , ou eatre i ei\ atmosphère. Une formule qui 
donne les volumes de la vapeur , à j^ près , pour tous les cas compris entre ces 
limites , à rexceptioa seulement des pressions inférieures & \ atmosphère , où Ter- 
reur ne s*élève encore qu'à ^ y est donc tout ce qui est nécessaire pour calculer les 
effets produits. 

Cette première formule pourrait encore être employée sans erreur notable pour les 
machines sans condensation ; mais , comme dans eelles-ci , la pression de la vapeur 
dans le cylindre ne descend presque jamais au-dessous de 1 i atmosphère , il est inu- 
tile de demander à la formule des volumes exacts au-dessous de cette limite. Pour 
ce cas donc , on trouvera plus avantageux de recourir à la seconde des formules 
proposées , car elle coïncide avec Tes volumes réels à 30 et 75 livres de pression 
par pouce carré , c*cst-è-dire , à 2 et 5 atmosphères ; et , entre 1 | et 10 atmos- 
phères , l'erreur qu'elle produit n'excède jamais -^ du volume réel , et se trouve 
presque toujours beaucoup plus petite. 

On remarquera , du reste , qu'outre la nécesssité de ces formules pour le calcul 
gjéttéral de Fciliet des maehines à vapeur , elles ont encore l'avantage , pour les autres 
besoins des arts , de dispenser entièreiDeat des tables de température , et de suppléer 
aux tables des volumes de la vapeur , lorsqu'on n'a pas celles-ci près de soi. 

EnGn , pour qu'on puisse se faire une idée précise de l'approximation que donnent 
les deux formules dont nous venons de parier , nous joignons ici une table des va- 
leurs qu'elles fournissent pour les principaux points de l'échelle des pressions. 
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VOLUME spécifique de la vapeur formée sous différentes pressùms , iakulé par 

les formules proposées. 





lOSUBBS 


; FRANÇAISES. 




IDISURES ANGLAISES 


• 






▼OtUMB 








réunie 




nnnmi 

absolue 

delà 

en 

^. 
eeDbmètie 

tani. 


roimn 
spéeiiiqae 

del2 

Tapeur, 

cdeulé 

pv 

lesliormalea 

ordinaires. 


spccifiqae 

caicafé 

par 

la formale 

proposée 

pour 

les machines 

h 
condeosatioB. 


voicm 

spécifique 

calculé 

la formnle 

proposée pour 

les ""«^^ini^ 

sans 


WKKSU07I 

absolue 

delà 

▼apeur, 

en 

lirres 

pouce carré. 


TOLVIU 

spécifique 

deUT 

▼apeur, 

calculé 

par 

lesformules 

ordinaires. 


spécifique 
ealeolé 

la formule 

proposée 

pour 

les machines 

i 
condensatieB. 


TOLUm 

spécifim 
'caicnlé 

la formule 

proposée poui 

les machines 

sans 
condensation. 


0.1 


14992 


m 




5 


4613 , 


4227 




0.2 


7817 


» 




6 


3893 


3680 




0.3 


5349 


4762 




7 


3373 


3259 ^ 




0.i 


4090 


3846 




8 


2979 


2924 




0.5 


3323 


3226 




9 


2670 


2652 




0.6 


2806 


2778 




10 


2422 


2426 




0.7 


2432 


2439 




11 


2217 


2236 




0.8 


2149 


2174 




12 


2045 


2073 




0.9 


1918 


1961 




13 


1899 


1932 




1 


1748 


1786 


1631 


14 


1775 


1809 




1.5 


1203 


1235 


1178 


15 


1665 


1701 


1564 


2 


923 


943 


922 


20 


1277 


1310 


iU2 


2.5 


752 


763 


758 


25 


1040 


4065 


i030 


3 


637 


641 


643 


30 


880 


897 


880 


3.5 


553 


5.'S2 


558 


35 


764 


775 


768 


i 


489 


485 


494 


40 


676 


682 


682 


4.5 


439 


433 


442 


45 


607 


609 


613 


5 


399 


391 


400 


50 


551 


550 


556 


5.5 


365 


356 


366 


55 


505 


502 


509 


6 


338 


327 


337 


60 


466 


461 


47» 


6.5 


314 


302 


312 


65 


433 


427 


436 


7 


294 


281 


291 


70 


405 


397 


406 


7.5 


277 


262 


272 


75 


380 


371 


381 


8 


261 


246 


256 


80 


359 


348 


358 


8.5 


247 


232 


241 


85 


340 


328 


338 


9 


234 


219 


228 


90 


323 


310 


320 


9,5 


223 


208 


217 


105 


281 


267 


276 


10 


213 


198 


206 


120 


249 


234 


243 










135 


224 


208 


217 










150 


203 


188 


196 
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§ V. De la chaleur constitutive de la vapeur en contact avec le liquide. 

Il est encore, relativement aux propriétés de la vapeur, une recherclie qui a fixé 
depuis longtemps Fattention des physiciens : c*est celle de la quantité de chaleur né- 
cessaire pour constituer la vapeur à 1 état de fluide élastique sous divers degrés de 
tension. 

On sait que lorsqu'on fait vaporiser de Tenu sous la pression atmosphérique , en 
tain lui ajoute-t-on continuellement de nouvelles quantités de chaleur au moyen du 
foyer, jamais la température de Teau , non plus que celle de la vapeur , ne s'élèvent au 
delà de 100 degrés du thermomètre centigrade, ou 212 degrés du thermomètre de 
Fahrenheit. Il faut donc que toute la chaleur que Ton ajoute sans cesse au liquide passe 
dans la vapeur, mais s'y maintienne dans un état latent, puisque cette chaleur, quoi- 
que matériellement transmise par le foyer, reste néanmoins insensible au thermomè- 
tre , et qu'elle ne se manifeste ensuite qu'en se dégageant au moment où l'on condense 
la vapeur. 

Cette chaleur latente est évidemment employée à maintenir les molécules d'eau dans 
l'écartement convenable à leur nouvel état de fluide élastique. Elle est alors absorbée 
par la vapeur d'une manière semblable & celle qui a été absorbée par l'eau en passant 
de l'état solide , c'est-i-dire de l'état de glace , à Tétat liquide ; mais il est important d'en 
connaître la quantité , pour apprécier avec exactitude les modifications que peut subir 
la vapeur. 

Quelques essais entrepris par Watt avaient déjà fait pressentir que la vapeur, au 
nM>ment de sa formation ou en contact avec le liquide , contient la même quantité de 
chaleur totale , & quelque degré de tension , ou si l'on veut , à quelque degré de den* 
site qu'elle soit formée; mais les expériences de MM. Sharpe (de Manchester), Clé- 
ment et Desormes, sont venues depuis confirmer ce résultat. On en déduit que la 
•quantité de chaleur contenue & l'état latent , dans la vapeur en contact avec le liquide , 
esX de moins en moins grande , à mesure que sa température est plus élevée , ce qui 
s'explique par l'augmentation de sa densité ; de sorte que la chaleur totale^ ou la somme 
de la chaleur latente, plus la chaleur indiquée par le thermomètre, forment dans tous 
les cas une quantité constante , représentée par 650 degrés du thermomètre centi- 
grade , ou 1 170 degrés de celui de Fahrenheit. 

Southern , au contraire , a conclu de quelques expériences sur la pression et la tem- 
pérature de la vapeur , que ce serait la portion latente de la chaleur qui serait cons- 
tante , et que pour avoir la quantité totale de chaleur actuellement contenue dans la 
vapeur formée & une température donnée, il faudrait, à cette température, ajouter 
un nombre constant , qui représenterait la chaleur latente absorbée par la vapeur dans 
le changement d'état. Mais cette opinion n'a été confirmée, depuis, par aucune obser- 
vation nouvelle, tandis que, outre les c\[:ériences citées plus haut, plusieurs faits, et 
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entre aolres la conBommation d*une même quantité de combustible pour vaporiser le 
même poids d'eau sous diver» degrés de pression , sont venues vériGer la loi de WaK. 

La quantité Maie de chaleur contenue dans la' vapeur en contact avec le liquide , 
et sous une pression quelconque , est donc une quantité constante ; et à mesure que la 
dialeur sensible augmente , la chaleur latente diminue au contraire d'une quantité 
égale. Mais on remarquera que cette loi n'est applicable qu*& la vapeur en contact avec 
le liquide. 

D'un autre côté , d'après cette même loi , si Ton conçoit de l'eau renfermée dans un 
vase capable d'une résistance suffisante , et que l'on soumette cette eau à des tempéra- 
tures de plus en plus élevées , la chaleur latente de la vapeur qui s'en élèvera , sera tou- 
jours de plus en plus petite , à mesure que la température de formation sera plus 
considérable ; et lorsque la vapeur se produira à une température égale à 680 degrés 
centigrades ou 1170 degrés de Fahrenheit , elle cessera d'absorber de la chaleur & 
rétat latent , et n'en recevra plus aucune portion qui ne devienne sensible au thermo- 
mitre. Nous devons donc conclure qu'à ce point la vapeur aura une densiflé égalé S 
cdie de l'eau , puisqu'en passant d'un étal à l'autre , elle n'exigera plus de nouvelle 
dt)se de chaleur , comme cela serait nécessaire s'il devait y avoir augmentation fécap- 
tement entre les molécules. Ainsi Teau , quoique toujours contenue dans le vase , y 
sera néanmoins passée en totalité , à Tétai de viipeur , de sorte qu'il n'y aura plus Se 
liquide en contact avec la vapeur , et la loi précédente cessera d'evister. Déis €e moment 
donc, on pourra ajouter au vase de nouvelles quantités de calorique; mais, au lieu 
d'agir sur un liquide , on n'agn*a plus que sur un fluide élastique , et ainsi tous les 
aecroissemens de chaleur qu'on lui fera subir deviendront , comme dans tous les gaz , 
sensibles au thermomètre. 

Cette observation explique la difficulté qui sans cela se présenterait , en ce qu'^iu 
delà de 650 degrés centigrades ou de 117t) degrés de Fahrenheit, la loi préoé* 
dente ne pourrait subsister qu'autant que b chaleur latente deviendrait une quan^ 
tité négative, ce qui est knpossible. 

8 est encore un autre point qui exige m quelques éclaircissemens. Nous avons 
dît que la vapeur en contact avec le liquide , sous tous les degrés de tension , 
contient toujours la même quantité de chaleur totale ; il suit évidemment de là 
que, pour vaporiser un poids donné d'eau sous une pression quelconque, il faut 
toujours lui communiquer la même quantité de chaleur ou consommer la même 
quantité de combustible sous la même chaudière , et c'est effectivement ce qui se 
trouve confirmé par rexpéricnee. Comment se fait-il donc que la vapeur puisse 
se former à des degrés de pression plus ou moins considérables 7 C'est ce qu'il 
est nécessaire d'examiner. 

Supposons une chaudière remplie d'eau jusqu'à un certain niveau, et contenant, 
au-dessus de ce niveau et jusqu'au dôme supéricinr, un espace libre de 17000 pouces 
eubes , susceptible d'être occupé par la vapeur ; supposons , en outre , que cette chau* 

9 
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diëre soit placée au-dessus d*un foyer rempli de charbon allumé et capable de 
dégager une certaine quantité de chaleur par minute. Dès que le feu aura trana- 
formé en vapeur 10 pouces cubes de Feau contenue dans la chaudière, la vapeur 
ainsi formée occupera Tespace libre dont nous avons parlé ; et , puisque nous avons 
supposé que sa capacité est de 17000 pouces cubes ou 1700 fois le volume de 
Feau vaporisée, il s'ensuit que la vapeur répandue dans cet espace y aura un to- 
lume spéciflque égal à 1700 fois le volume de Teau. Or, en recourant à la table 
que nous avons donnée plus haut , on verra que , lorsque le volume spécifique 
de la vapeur est exprimé par le nombre 1 700 , sa pression absolue est de 1 i.7 
livres par pouce carré, et sa température, sensible de 212 degrés de Fahrenheit; 
ainsi , dans ce moment , la vapeur contenue dans la chaudière sera à la pression 
de li.7 livres par pouce carré. Si donc on suppose que la soupape de sûreté 
ne soit chargée que de la pression atmosphérique, qui est aussi de 14.7 livres par 
pouce carré, on voit que, si la soupape est assez large, la pression dans la chau- 
dière ne pourra jamais s*élever au delà de ce point , parce que la vapeur s'échap- 
pera à mesure de sa production ; et , par conséquent , quelle que soit Tintensité 
du feu , c'est-à-dire en quelque quantité que la vapeur soit produite , elle con* 
tinuera toujours de se trouver dans la chaudière à la pression de li.7 livres par 
pouce carré, et à la température correspondante, ou 312 degrés de Fahrenheit. 
Mais « si nous supposons que la soupape de sûreté de la chaudière soit char- 
gée de SO livres par pouce carré , outre la pression atmosphérique , voici alors 
ce qui arrivera. Au moment où il n'y aura que 10 pouces cubes d'eau vaporisés, 
la vapeur remplira, comme nous l'avons dit, l'espace libre de la chaudière, el 
'elle s'y trouvera , comme auparavant , à la pression de 14.7 livres par pouce 
carré, et à la température sensible de 212 degrés; mais , & mesure que le feo 
continuera son action , comme la vapeur ne peut plus s'échapper à mesure de sa 
production j à cause de la résistance de la soupape, l'eau vaporisée s'amassera dans 
la chaudière. Lors donc qu'il y aura 20 pouces cubes d'eau vaporisés , comme ces 
20 pouces occuperont toujours un espace de 17000 pouces cubes, on voit que 
le volume de la vapeur comparé à celui de l'eau de production, c'estnà-dire le 
volume spécifique de la vapeur sera exprimé par 8S0 ; donc , d'après la même 
table mentionnée précédemment, la vapeur résultant de la vaporisation de ces 90 
pouces cubes se trouvera dans la chaudière à la pression absolue de 31 livres par 
pouce carré, et à la température sensible de 253 degrés, qui correspond à cette 
pression. Comme cependant cette pression de 31 livres par pouce carré ne sera 
pas encore suffisante pour soulever la soupape et permettre Téchappement de la 
vapeur à mesure de sa formation, la vapeur produite par l'action du feu conti- 
nuera de s'amasser dans la chaudière. Lorsqu'il y aura 30 pouces cubes d'eau vapo- 
rises , la pression dans la chaudière sera 48 livres par pouce carré , et la tempéra* 
iure 280 degrés ; et enfin , lorsqu'il y aura 40 pouces cubes d'eau transformés en 
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vapeur, la pression sera devenue 65 livres par pouce carré, et la température 29d 
degrés de Fahrenheit. Mais, en ce moment, la pression de la vapeur sera de- 
venue égale au poids de la soupape , et , par conséquent , celle-ci sera soulevée : 
donc, à compter de ce point, la pression et la température de la vapeur con- 
tinueront de se maintenir au même degré , quelle que soit d'ailleurs la vaporisa- 
tion produite. 

Actuellement , si Ton suppose que le feu conserve , dans tous les cas , une in- 
tensité constante , capable de communiquer par seconde , à un pouce cube d'eau 
froide, une quantité de chaleur exprimée par 1170 degrés de Fahrenheit , ou 680 
degrés centigrades , on voit que la chaudière se trouvera en état de changer , à cha- 
que seconde , un pouce cube d'eau en vapeur , et que ce pouce cube prendra , suivant 
le poids de la soupape de sûreté, la pression permanente de 15 livres, ou de 31 
livres^ ou de 48 livres, ou enfin de 65 livres par pouce carré; et chacun de ces 
effets se produira sans qu'il soit nécessaire de supposer que le feu ait plus d'in- 
tensité , c'est-à-dire sans qu'il se consomme plus de combustible dans un cas que 
dans l'autre. 

S VI. De la eomerwUion du fnaximtim de densité de la vapeur, pendani son acHon 

dans les machines. 

Lor8qu*une machine est en action , la vapeur se produit dans la chaudière à une 
certaine pression ; de là elle passe dans le cylindre en prenant une pression diffé- 
rente , et ensuite , si la machine est à détente , la vapeur . après sa séparation de 
celle de la ehaudière , continue à se dilater de plus en plus dans le cylindre , jus- 
qu'à la fin de la course du piston. On suppose ordinairement que, pendant tous 
les changemens de pression que subit ainsi la vapeur, sa température se conserve 
la même , et l'on conclut en conséquence que , durant son action dans la ma- 
chine, sa densité et son volume spécifique suivent la loi de Boyle ou de Mariotte, 
c^est à-dire que le volume spécifique varie en raison inverse de la pression. Cette 
supposition simplifie considérablement les formules; mais, comme nous allons voir 
qu'elle est contraire à l'expérience , il est nécessaire que nous recherchions quelle 
est la loi suivant laquelle la vapeur change de température en même temps qu'elle 
change de pression dans la machine; et, comme les calculs relatifs aux effets de 
la vapeur dépendent essentiellement du volume qu'elle occupe , il faut que nous 
recherchions ensuite quels changemens ce volume éprouve en raison des variations 
simultanées de température et de pression qui se produisent dans la vapeur pen- 
dant son action. Nous remplacerons ainsi la relation précédemment indiquée, d'a- 
près la loi de Mariotte , par une autre plus réelle , déduite des faits eux-mêmes , 
et qui nous conduira à calculer avec plus d^exactitude les effets de la vapeur. 

Nous venons de dire que , dans les calculs relatifs aux machines , on suppose 
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Dans la machine soumise à rexpérieoce , la vapeur se trouvait , pendant toute son 
action, parfaitement protégée contre tout refroidissement extérieur; car le tuyau 'jui 
la conduisait de la chaudière au cylindre était d*abord plongé dans la vapeur même de 
la chaudière , jusqu'au point où il pénétrait dans le compartiment de la cheminée ; en- 
suite, tant dans Tintervalle qui sépare ce point de l'entrée du cylindre, que pendant 
nn action dans le cylindre lui-même , et depuis sa sortie du cylindre jusqu'à l'orifice 
de la tuyère, la vapeur se trouvait continuellement parcourir des espaces entièrcr 
ment enclos dans le compartiment de la cheminée , et par conséquent en contact im- 
médiat avec la flamme et les gaz chauds provenant du foyer. Cette vapeur ne pouvait 
donc éprouver aucun refroidissement dans son parcours. 

Ainsi les expériences mentionnées plus haut se rapportaient à une machine entière- 
ment mise à l'abri de tout refroidissement extérieur. D'un autre côté , si l'on suppose 
ime machine où ces refroidissemens extérieurs ne soient pas également prévenu?, 
leur effet sera d'abord d'opérer la condensation d'une partie de la vapeur produite, 
d, par conséquent 9 il existera dans les passages parcourus par la vapeur une certaine 
^[WHitité d'eau è l'état liquide. Il en sera exactement de même dans le cylindre d'une 
macliine à condensation , après la condensation imparfaite de la vapeur. Dans chacune 
de ces circonstances , la vapeur restante se trouvera matériellement en présence du 
liquide; donc elle sera nécessairement encore au maximum de densité pour sa tem- 
pérature. 

Mais il y a un autre cas qui peut également se présenter , c'est celui où la vapeur 
se trouvera soumise à un réchauffement pendant son action dans le cylindre. Dans 
ce cas, tant que la vapeur contiendra, mélangée avec elle, une certaine quantité 
d'eau à l'état liquide , ainsi que cela a toujours lieu au moment de la formation de 
la vapeur, il est clair que tout se passera encore comme dans le cas précédent 
car le réchauffement du cylindre ne fera que diminuer cette eau , en la vaporisant 
et , tant qu'il en restera une quantité quelconque , la vapeur se trouvera , comme 
précédemment , en présence du liquide ; mais , si la température du cylindre est 
portée à un degré très-considérable , il pourra arriver que l'eau en suspension dans 
la vapeur soit d'abord vaporisée^ et que la vapeur résultante subisse elle-même un 
réchauffement par suite de son contact avec une surface très-chaude. Ce cas est tout- 
à-fait exceptionnel dans les machines à vapeur , parce qu'il y en a très-peu où le 
cylindre soit exposé à un réchauffement extérieur , et où ce réchauffement soit suffi- 
sant pour faire disparaître toute l'eau liquide entraînée dans le cylindre , et pour 
augmenter ensuite notablement la température de la vapeur ainsi formée. Ce n'est 
que dans les machines de Cornwall qu'un tel concours de circonstances peut se ren- 
contrer : c'est pourquoi nous n'en parlerons qu'en traitant de ces machines ; mais , 
pour montrer d'une manière générale le moyen de tenir compte de cette circonstance, 
quand elle se présente , il convient de séparer les deux cas qnc nous venons de 
mentionner. 
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Dans le premier cas , c'est-à-dire , dans le cas général , on voit que la vapeur reate 
toujours , pendant son action dans te cylindre , k l'élat de vapeur au maximum de 
densité pour sa température , comme si elle n*avait jamais cessé d'élrc en contact 
avec te liquide générateur. 

Or, nom avons montré , dans le § IV de ce chnpitre , qu'on peut , pour les va- 
peurs en contact avec le liquide , exprimer leur volume spéciBque , en fonction de 
leur pression , par une formule trés-simpic que nous avons représentée en général 
BOUS la forme 

"tïeue relation , dans laquelle n et p auront , suivant le cas , les valeurs numéri- 
qoes données plus haut, $ IV, sera donc applicable h tous les chaogemens de vo- 
lume de la vapeur dans les machines. 

D'après cette équation , si l'on suppose qu'un certain volume d'eau représenté 
fMT S soit transformé en vapeur 1 la pression p , et que l'on appelle M le volume 
a6io/it de la vapeur qui en résulte , on aura 



si ensuite , le même volume d'eau se transforme en vapeur à la pression j)', et que 
-l'on appelle M' le volume a6«o/K qu'occupera la vapeur résultante , on aura encore 



S n-\-p'' 

Donc , enGn , entre les volumes absolus de vapeur qui correspondent au mémo 
jwids d'eau , on aura la relation déiînitivc 

M = ll'^; (6) 

c'est-i-dire , que les volumes de la vapeur seront entre eux , non pas dans le rapport 
inverse des pressions , comme on le supposait en admettant la loi de Mariottc ou de 
Boyle , mais dans le rapport inverse des pressions augmentées d'une constante. 
On lire également de l'équation (6) la relation 

p = -s(«+P')-«. (0 

les deux équations (b) et (c) serviront à déterminer soit M , soit p , selon celle de ces 

IX quantités qui se trouvera inconnue. 

Nous venons de voir que dans le cas général , c'est-à-dire qunnd le cylindre ne subit 
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aucun réchauffement extérieur , le volume et la pression de la vapeur , pendant son 
action dans la machine , se déterminent au moyen des équations (a) , (6) , (c) ; mais 
si, au contraire, il arrive, comme nous l'avons supposé plus haut, que la vapeur, 
après sa séparation de la chaudière , soit maintenue par des moyens factices à une 
certaine température constante t^ , il s'ensuivra que , pendant son action , cette vapeur 
changera de volume et de pression, mais sans changer de température; donc alors 
elle suivra la loi de Mariotte. 

Mais , si la vapeur suit la loi de Mariotte , on voit qu'en exprimant par /«i le vo- 
lume spécifique de la vapeur qui se formerait directement à la température donnée 
i^ , et par p, sa pression dans le même instant^ ce que les tables du volume de 
la vapeur permettent de connaître facilement , on aura pour le volume occupé par le 
même poids de vapeur, sous une pression quelconque, mais à la même tempe- 
rature , 

P 

et pour la pression de la même vapeur à même température et occupant un vo* 
lume quelconque , 

?=/>. — • 

Donc, pour passer du cas général que nous avons considéré précédemment, au cas 
que nous considérons maintenant, il suffit, dans les relations générales (a), (6), (c)^ 
de faire 

«» = /*, p^ et n = ; 

eat alors ces équations se réduiront aux suivantes 

(«•) 

(5') 

(c') 

el en observant que le rapport des volumes absolus est le même que celui des 
volumes spécifiques de la vapeur , on reconnaîtra que ces formules sont identiques 
avec celles que nous venons de déduire directement de la loi de Mariotte. 

Donc , dans le cas du réchauffement de la vapeur , on pourra toujours se servir 
des formules générales déduites des équations (a), (6), (c). Il suffira seulement d'y 
introduire les deux conditions 

ni= /*j p^ et n = 0; 



/» = 




M 

M,- 


' p ' 


P = 


M, 
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ce qui sera facile dès que Ton connaîtra le degré de température auquel la vapeur eat 
réchauffée , puisque les tables donneront aussitôt les valeurs de /^^ et p^ , c*est*à-dlre 
le volume et la pression de la vapeur correspondant h cette température. Ainsi, 
comme ce cas se déduit si facilement du cas général , nous nous bornerons à traiter 
ce dernier , et nous ne reviendrons au cas exceptionnel du réchauffement de la va- 
peur qu'en traitant spécialement des machines où il peut se présenter. 

Comme dans tous les calculs relatifs aux effets des machines, c*est le volume occupé 
par un poids donné de vapeur qui forme l'élément important du calcul , il est facile de 
reconnaître que l'emploi du principe de conservation du maximum de densité de la va- 
peur pendant son action dans les machines , et les formules par lesquelles bous l'avons 
représenté , feront éviter des erreurs considérables dans les résultats. 

Si l'on considère une machine à condensation , où la vapeur se forme ft 8 atmos* 
phères , ou 120 livres par pouce carré, et se détende à 10 livres par pouce carré , dans 
le mode de calcul en usage on supposera que , pendant sa détente , la vapeur conser- 
vera sa température , et qu'ainsi son volume variera en raison inverse des pressions. 
Le volume de la vapeur à la pression de 1 20 Ibs par pouce carré est 349 fois celui de 
l'eau qui Ta produite ; si sa température se conservait pendant son action dans la 
machine , son volume deviendrait , après la détente , 

249 X ^ = 2988. 

La supposition que l'on fait revient donc à admettre que , sous la pression de 10 Ibt 
par pouce carré, le volume de la vapeur serait 2988 fois celui de l'eau ; or, d'après les 
tables exactes, ce volume est 2422. On fait donc ainsi une erreur de } en plus sur le 
volume réel de la vapeur, c'est-à-dire sur l'effet de la machine, et on l'évitera presqu'cn- 
tièremcnt en fesant usage de notre formule , car elle donne , pour ce cas , 242G au 
lieu de 2422 , c'est-à-dire qu'elle diffère à peine du véritable volume de la vapeur. 
Pour les machines sans condensation , l'erreur qui résulte de l'application de la loi 
de Mariette est encore très-sensible , quoique moins considérable que dans les machi- 
nes précédentes. En effet, si nous supposons une machine dans laquelle la vapeur se 
forme à la pression de 5 atmosphères, ou 7S livres par pouce carré , et se dépense à 
la pression de 30 livres par pouce carré , ou 2 atmosphères environ , comme le vo- 
lume de la vapeur formée sous la pression de 7S livres par pouce carré est 580 fois 
le volume de Tcau , on voit que si l'action de la vapeur avait lieu sans que sa tempé- 
rature changeât, son volume, à l'instant de son emploi , serait représenté par le nombre 

380X J = 950; 

2 

mais d'après les tables exactes , le volume de la vapeur formée à la pression de 30 
livres par pouce carré est réellement 880 fois le volume de l'eau. En admettant parle 
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fût le premier nombre au lieu du second , on commet une erreur de 77 environ , en 
trop , sur le volume réel de la vapeur , et , par conséquent , sur Teffet de la machine ; 
et cette erreur sera totalement évitée par Femploi des tables du volume de la vapeur 
que nous avons données précédemment. En fesant usage de notre formule pour 
les machines sans condensation, on obtiendrait également pour le volume de la vapeur 
le nombre 880 ; on éviterait donc encore ainsi Terreur mentionnée plus haut. 

Cependant , nous devons ajouter que, pour des différences de pression peu considé- 
rables , comme elles se produisent dans un grand nombre de cas , Terreur résultant 
de la loi de Mariette peut devenir tout-à-fait négligeable. 



ARTICLE II. 

DES APPAREILS EN USAGE POUR MESURER LA FORCE ÉLASTIQUE DE LA VAPEUR. 

$ I. Du manomètre à siphon. 

Nous venons d'exposer les lois qui règlent l'action mécanique de la vapeur ; mais 
comme Tintensité de cette action dépend nécessairement de la force élastique ou pression 
de la vapeur , il convient maintenant de décrire les principaux appareils employés 
pour mesurer cette force. Ces appareils sont de deux sortes : ceux qui servent à 
mesurer la pression stable de la vapeur contenue dans un vase où cette pression ne 
varie pas , ce sont les manomètres ; et ceux qui servent à mesurer la pression moyenne 
de la vapeur contenue dans un vase où sa pression varie continuellement en raison du 
changement de volume du vase ou d'autres circonstances extérieures , et , dans ce der- 
nier cas , c'est Yindicateur de Watt qu'il faut nécessairement employer. 

Le manomètre à mercure ou à siphon , ainsi nommé parce que c'est le poids d'une 
colonne de mercure contenue dans un siphon qui sert à mesurer la pression de la va- 
peur, est un instrument construit sur le principe du baromètre ordinaire ; il est repré- 
senté dans h fig. 1, pL I. Mb m est un tube de fer recourbé en siphon et conte- 
nant du mercure dans ses deux branches jusqu'à la hauteur des points M et m, qui 
sont deux boutons vissés fermant deux petites ouvertures du tube ; F G est un réser- 
voir contenant de l'eau, et il doit être rempli jusqu'à la hauteur du robinet e, qui sert 
à en laisser écouler le trop-plein ; enfin, c est un tube communiquant avec la chaudière 
ou le vase qui contient la vapeur, mais que Ton peut fermer à volonté au moyen d'un 
robinet d, placé à l'entrée du tube. Le haut de la branche M est fermé par un robinet R , 
et le haut de la branche m est , au contraire , ouvert à Tair extérieur. La vapeur , ar- 
rivant donc dans la partie supérieure du réservoir F G par le tuyau c , presse sur l'eau , 
en vertu de sa force élastique, refoule le mercure contenu dans la branche M et le fait 

10 
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monter dans la branche m jusqu'au point où le poids du mercure , ainsi soulevé , fait 
équilibre à la pression de la vapeur venant de la chaudière , augmentée du poids de 
Teau contenue dans la branche M. Un petit flotteur en métal , porté sur la surface du 
mercure dans la branche m , s*éléve à mesure que le niveau monte dans cette branche , 
et un index S , suspendu au bout d*un cordonnet de soie passant sur une poulie 
de renvoi p , descend entre les deux branches du tube , et indique , sur une échelle 
graduée , les variations de niveau du mercure ou les pressions de la vapeur sou- 
mise h Vexpérience. Quelquefois, au lieu du cordonnet et deFindex, la poulie 
p porte une aiguille qui tourne avec elle et qui indique , sur un cadran , les de- 
grés de pression de la vapeur. 

Quand on veut se servir de cet instrument , il faut d'abord lui faire subir quel- 
ques vériflcations , sans lesquelles on ne pourrait compter sur son exactitude. La 
première consiste à s'assurer que le tube contient du mercure jusqu'à la hauteur 
des boutons m et M , et de Teau jusqu'à la hauteur du robinet e. Pour cela , on 
ferme le robinet d pour interrompre l'arrivée de la vapeur sur le mercure , on ou- 
vre le robinet supérieur R , et on dévisse le bouton M pour laisser sortir , par son 
ouverture, Feau contenue dans le récipient FG. Ensuite on verse, par le robinet 
R, quelques gouttes de mercure dans le tube , jusqu'à ce qu'on le voie ressor- 
tir , comme trop plein , par le trou du bouton M ; et , après avoir replacé le bou* 
ton , on verse de même de Feau par le robinet R , jusqu'à ce qu'on en voie le trop- 
plein sortir par le robinet e, qu'on a eu soin d'ouvrir à cet effet ; puis enfin , on 
referme le robinet supérieur R. Alors le mercure et l'eau s'élèvent en effet jus- 
qu'à la hauteur marquée , et cette condition est nécessaire parce que le calcul des 
divisions de rinstrument, ou des pressions qu'il indique, est basé, comme on le 
verra dans un instant , sur ce que la branche m ne peut jamais contenir que du 
mercure , et sur ee que la branche M est remplie d'eau au-dessus du mercure , jus- 
qu'à la hauteur du robinet e. 

Cette première condition étant remplie , et tout restant dans le même état , on 
s^assure que dans ce moment l'aiguille de l'index marque exactement le point zéro , 
ou indique une pression effective nulle, ce qui doit avoir lieu puisque la pression 
dans la branche M, étant alors réduite à la pression atmosphérique , correspond 
nécessairement à une pression effective nulle. Si l'aiguille ne tombe pas exactement 
sur le point zéro , on l'y fait correspondre en rallongeant ou raccourcbsant le cor* 
donnet, ou en ajustant le cadran. 

Après cette seconde vérification, l'instrument est prêt pour l'expérience. Alors, 
on ouvre le robinet d pour laisser arriver la vapeur dans le récipient FG ; et lors* 
que l'air en a été chassé par le robinet e, on referme ce robinet avec précaution, 
et l'index marque sur l'échelle la pression de la vapeur. 

n est évident, du reste, que la première des vérifications dont nous venons 
de parler , relativement à la quantité de mercure contenue dans le tube , n'est né- 
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oessaire que raremenl, ou la première fois qu'on se sert de rinstrument ; ensuite , 
il sufiit d'ouvrir souvent le robinet e pour laisser écouler le trop-plein d*eau qui 
8*amasse, par la condensation , dans le récipient F6, et de s'assurer en même temps 
que Tindex tombe sur zéro, dans le moment que Tair est rentré dans la branche M. 

Pour établir ou vérifier les divisions de cet instrument, un ooort calcul est 
nécessaire, et 9 est utile de l'expliquer ici. Supposons que la vapeur ait , dans le 
récipient , une pression absolue P , exprimée en livres par pouce carré ou en kilo» 
grammes par centimètre carré , et que l'on veuille connaître à quelle hauteur doit 
alors se trouver le niveau du mercure dtuis la branche m. l"". Gomme nous avons 
vu que la branche M a d'abord été remplie de mercure jusqu'au point M , si l'on 
a eu soin de prendre ce point à moitié de la hauteur totale de l'instrument, il 
est clair que jamais il ne pourra y avoir que du mercure dans la branche m. 
3^* Comme nous avons vu , en outre , que le réservoir FG a aussi été rempli d'eau 
jjoiqu'à la. hauteur 6 ^ il est clair que , dans la branche M , la surface du mercure 
3era surmontée d'une colonne d'eau ; et , si Ton a donné au récipient F6 un dia- 
mètre suffisant , ce qui est facile , il est clair encore que , malgré le remplissage de 
la branche M, le niveau de l'eau n'aura baissé , dans le récipient, que d'une quan- 
tité négligeable , et que Ton pourra considérer cette colonne d'eau comme s'élevant 
jusqu'à la hauteur e. En outre, en appelant x la hauteur au-dessus du point m, 
i laquelle le mercure s'élèvera dans la branche m , en vertu de la pression P , 
comme le mercure qui passe dans la branche m provient de l'autre branche , il est 
clair que , dans cette dernière , le mercure aura baissé aussi d'une hauteur égale 
à X , de sorte que la différence de hauteur des deux colonnes de mercure sera ex- 
primée par 3x. 

Cela posé, puisque le mercure se soutient dans la situation que nous venons de 
supposer , il faut qu'il y ait équilibre entre les pressions exercées dans chacune des 
deux branches du tube. Mais, d'une part, la pression exercée dans la branche m 
est produite par le poids d'une colonne de mercure de la hauteur 2 x augmentée 
de la pression atmosphérique^ et , d'autre part , en appelant k la hauteur verti- 
cale Me, la pression exercée dans la branche M est produite par la pression P 
plus le poids d'une colonne d'eau de la hauteur X"\'k. Il y a donc équilibre ou 
égalité entre ces quatre forces , et , pour pouvoir exprimer celte égalité par une 
équation 9 il suffit de rapporter ces forces à la même unité. 

Or , la première est une colonne de me rcure de la hauteur 2 x. De plus , en 
appelant A la hauteur d'une colonne de mercure d'un poids équivalent à la près 
sion atmosphérique , et H celle d une colonne de mercure d'un poids équivalent à 
la pression donnée P , il est clair que ces deux pressions pourront être rempla- 
cées respectivement par des colonnes de mercure des hauteurs h et H. Enfin , 
en appelant i le rapport entre la densité du mercure et celle de l'eau , il est évi- 
dent aussi que la colonne d'eau de la hauteur {x-\-k) pourra être remplacée par 
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une colonne de mercare d'une hauteur réduite , exprimée par 

i±*. 
i 

Donc , puisque nous avons vu qu'il y a équilibre ou égalité entre les quatre forces 
ci-dessus , distribuées conune il a été expliqué , il y aura de même égalité entre 
les quatre colonnes de mercure équivalentes. Donc , enfin on aura Féquation 

qui donne pour solution , 



-5nrï{"-'+T)- 



Cette équation fera , par conséquent , connaître la hauteur cherchée x , à laquelle 
sera élevé le mercure dans la branche m, par l'effet de la pression P; il suffit 
seulement , pour la résoudre numériquement , de calculer les hauteurs de mercure 
A et H , et de connaître la densité i du mercure rapportée à celle de l'eau. 

Si l'on emploie les mesures anglaises, la pression atmosphérique est de 14.71 
livres par pouce carré , et la colonne de mercure , qui lui fait équilibre , a pour 
hauteur As= 39.92 pouces. Par conséquent aussi, la colonne de mercure capa- 
ble de remplacer la pression P sera connue par une simple proportion, ou par 
l'équation 

Enfin, la densité du mercure rapportée & celle de l'eau est 

^»» 13.568. 

En introduisant donc ces valeurs, et faisant les réductions convenables, Féquation 
ci-dessus devient 

x— 0.038264= 1.056 (P— 14.71). 

La quantité (P — 14.71), que contient cette équation, est ce qu'on nomme la 
pression effective de la vapeur , et, dans la pratique, c'est presque toujours sous 
cette forme qu'on exprime la pression de la vapeur. Pour avoir la hauteur de 
l'index de l'instrument correspondant à une pression effective donnée , il suffira donc 
de multiplier cette pression effective exprimée en livres par pouce carré, par le nombre 
1.056. Le résultat sera la hauteur cherchée diminuée de la quantité constante 
0.03826 k, et exprimée en pouces. Du reste, il faut observer que cette quantité 
0.03826 k exprime la hauteur de l'index pour une pression effective nulle, ou 
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qu*elle donne le zéro de Finstrument ; car elle est la valeur de x pour le cas de 

p— 14.71 = 0. 

On pourra donc marquer , une fois pour toutes , ce point sur Téchelle , et ensuite 
en mesurant , & partir de ce point , les quantités exprimant les valeurs du produit 

1.056 (P— 14.71), 

on aura tous les points de l'échelle que Ton voudra. Par exemple, pour une pres- 
sion effective de 70 livres par pouce carré, la hauteur de l'index au-dessus de 
zéro sera 

1.0S6 X 70 =: 73.95 pouces anglais. 

On ferait le même calcul pour tout autre point, mais cette recherche est inu- 
tile; car , connaissant le point correspondant zéro et celui qui correspond à la pression 
effective maximum de l'instrument, en divisant l'intervalle en parties proportion- 
nelles , l'échelle se trouvera convenablement graduée , puisqu'on vient de voir que 
la hauteur de l'index au-dessus du point zéro ne dépend absolument que de la pres- 
sion effective, et lui est proportionnelle. Par exemple, si la hauteur au-dessus de 
zéro est de 74 pouces , pour une pression effective de 70 livres par pouce carré , 
la hauteur pour une pression de 35 livres sera de 37 pouces, ou sera égale à la 
demi-distance des deux points précédens. 

Quand on fait usage des mesures françaises, la pression atmosphérique est de 
1.033 kilogramme par centimètre carré, et l'équation précédente devient 

flc— 0.03826 *== 38.194 (P — 1 .033). 

Du reste , le calcul est entièrement semblable au précédent , et la hauteur x est alors 
exprimée en centimètres. 

On vient de voir qu'une pression effective de 70 livres par pouce carré produit 
une élévation du mercure de 74 pouces au-dessus du point m , qui est le milieu 
de l'instrument , et par conséquent exige , dans le manomètre , une hauteur totale 
de 1 48 pouces ; c'est donc un peu plus de 2 pouces de hauteur par livre de pression 
effective & enregistrer. Ainsi, dans les machines à basse pression où la pression 
dans la chaudière n'excède jamais celle de l'atmosphère que de 4 ou 5 livres par 
pouce carré, et ne descend jamais que de quelques livres au-dessous du même 
point , il est clair que l'instrument n'exige que des dimensions très-modérées. Dans 
les machines à haute pression^ il faut plus d'élévation; mais on voit qu'une hau- 
teur totale de 1 6 pieds , dont on peut prendre une partie en contre-bas du terrain , 
suffira pour que l'instrument puisse enregistrer une pression effective de 6 atmosphè- 
res. Il n'y a donc aucune difficulté à construire des manomètres capables de mar- 
quer les plus hautes pressions en usage jusqu'ici dans les machines à vapeur; et 
comme l'instrument est d'ailleurs facile à construire , il ne devrait y avoir aucune ma- 
chine à vapeur stationnaire^ à haute ou basse pression , qui n'en fût pourvue. 



78^ CHAPITBE DEUXIÈVC. 

§ II. Dtf manomètre barométrique ^ ou manomètre du condemeur. 

Dans les machines è condensation , outre le manomètre précédent , on a encore 
besoin d*un autre instrument qu'on appelle manomètre du cofidemeur , ou manomètre 
barométrique, et qui sert à mesurer la pression, ou le vide imparfait, subsistant 
dans le condenseur après la condensation inoompléce de la vapeur. Cet instrument 
est analogue au précédent ; mais comme il ne doit naesurer que des pressions infé- 
rieures à la pression atmosphérique, cette condition introduit quelques légers cl«i- 
gemens dans sa construction. C'est on siphon renversé , de verre ou de métal (/îjf. 6 , 
pL I) y parfaitement calibré et rempli de mercure jusques un peu moins^ haut que 
la demi-longueur de chaque branche. D'un côté, il est ouvert à l'atmosphère , et, 
de l'autre , il est mis en communication avec le condenseur au moyen d'un petit tube 
de cuivre fermé par un robinet. Lorsque le vide est fait dans le condenseur au 
Oioyen de la pompe d'air , le vide se produit aussi dans la branche correspondante 
du manomètre ; et, comme le mercure est pressé par le poids de l'atmosphère dans 
la branche opposée , il s'ensuit qu'il monte dans la branche en communication avec 
le condenseur , jusqu'à ce que la différence de poids des deux colonnes de merctu'e» 
jointe à la pression de la vapeur non condensée, fasse équilibre à la pression de 
l'atmosphère. Un flotteur, porté sur le mercure dans la branche ouverte, descend 
en même temps que le mercure monte du côté du condenseur, et indique^ sur une 
échelle graduée , l'abaissement de la colonne de mercure , et , par conséquent , la 
pression de la vapeur non condensée. Pour que la tète de ce flotteur soit visible , on 
iiirmoDte le tube de métal d'un tube de verre mastiqué , dans lequel monte et de»» 
oend le flotteur. On voit que l'instrument est tout-à-fait semblable au précédent, à 
oela près que le mercure , au lieu de monter dans la branche en communication avec 
l'atmosphère , monte maintenant dans celle qui communique avec le condenseur , ce 
qui exige que cette dernière branche ait une hauteur suffisante ; on voit aussi que le 
rèmrvoir d'eau du manomètre précédent devient inutile , et que l'instrument acquiert 
plus de simplicité. 

La graduation de l'échelle devient plus facile aussi, car il n'y a plus d'eau dans le 
Uibe,et ainsi l'on n'a plus à considérer que le poids de la colonne de mercure soulevée ; 
en conséquence , pour graduer l'instrument , il suffit de savoir qu'une colonne de mer- 
cure de 99.93 pouces anglais de hauteur équivaut à la pression moyenne de l'atmos- 
phère, et que chaque différence de niveau de 2.0346 pouces, dans le mercure de 
deux branches, ou chaque abaissement de 1.0173 pouce dans le niveau de celle qui 
communique avec l'atmosphère , produit une pression de 1 livre par pouce carré. On 
oommencera donc par mesurer 1 4.96 pouces le long du tube , à partir du niveau du 
mercure , quand on laisse pénétrer l'air dans les deux branches , et le point ainsi dé- 
terminé sera celui qui indique le vide {)arfait ou le zéro de l'instrument, puisqu'il 
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correspond à une différence de niveau de 29.92 pouces entre les deux colonnes de 
mercure. Ensuite, à partir de ce point, on mesurera sur Féchelle des distances de 
i.0173 pouce, et à chacune de ces distances correspondra une augmentation de pres- 
sion de 1 livre par pouce carré au-dessus de zéro. Cette graduation se fera donc sans • 
difBcuhé. Il faut seulement observer que la position du zéro de l'échelle , telle qu'on 
vient de la déterminer , ne sera rigoureusement exacte que pour le cas où la pression 
atmosphérique sera de 29.92 pouces de mercure; mais comme cette pression varie 
joamellement , si l'on veut avoir égard à cette circonstance , ce qui est nécessaire pour 
les pressions trés^faibles , il suffira de consulter , au moment de l'observation , un ba- 
romètre ordinaire , et de faire au zéro de l'instrument k correction nécessaire. Par 
exemple, si l'on trouvait que, pendant le temps de l'expérience, le baromètre ûmU- 
que seulement 28.92 pouces de mercure, il s'ensuivrait que toutes les pressions in- 
diquées par l'échelle du manomètre , au-dessus de zéro , devraient être diminuées 
de 1 pouce de mercure mesuré sur la différence totale de niveau des deux hranebes, 
•u de 0.A9 livre par pouce carré. Le contraire aurait lieu si le baromètre marqMît 
une pression supérieure à 29.92 pouces de mercure. 

En mesures françaises , le zéro de l'instrament sera placé à 38 eentimètres du ni- 
veau naturel du mercure, et chaque intervalle de 3.677 œntimètres, le long de la 
branche ouverte à l'extérieur, donnera un accroissement de pression, an-dessus. de 
téro, de 1 dixième de kilogramme par centimètre carré. La correction sera de 0.0136 
kilogramme par centimètre carré pour chaque centimètre de variation du baromètre. 
On construit également le manomètre du condenseur avec un tube de verre droit, 
oommoniquant à sa partie supérieure, par un petit tube de cuivre, avec le oondeiH 
aear , et plongé par son extrémité inférieure dans une cuvette remplie de mercure {fig. 
K , pi. /). Lorsque le vide est fait dans le condenseur , le mercure monte de la cuvette 
dans le tube , jusqu'à ce que la colonne de mercure ainsi soulevée , jointe à la pres- 
sion de la vapeur non condensée , fasse équilibre à la pression atmosphérique. Dam 
ce cas , toute la différence de niveau du mercure se produit donc dans une seule bran- 
ebe, puisque le niveau dans la cuveue reste sensiblement constant; ainsi, il est évi- 
dent que les divisions de Téchelle doivent alors être doubles de cdles de la disposition 
précédente, c'est-à-dire que le zéro de l'instrument sera placé à 29.92 pouces au-des- 
sus du niveau de la cuvette, et qu'à chaque intervalle de 2.0346 pouces correspondra 
m accroissement de 1 livre par pouce carré au-dessus de zéro. De même chaque 
irariaûon de 1 pouce du baromètre produira une différence de 0.49 livre par pouoe 
carré , qu'on devra retrancher ou ajouter à la pression indiquée par l'échdle. En me- 
sures françaises , le zéro de l'échelle sera à 76 centimètres du niveau de la cuvette ; 
chaque intervalle de 7.354 centimètres correspondra à un accroissement de 0.1 kilo- 
gramme par centimètre carré, et la correction sera de 0.0136 kilogramme par centi* 
mètre de \'ariation du baromètre ; du reste , il est clair que , dans les deux construc- 
tions , la hauteur totale de l'instrument n'a pas besoin d'excéder 32 pouces anglais, ou 
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80 centimètres environ. Il doit toujours y avoir un petit robinet sur le tube de cuivre 
qui conduit au condenseur , afin de pouvoir intercepter la communication quand on 
ne fait pas usage de l'instrument. 

S IIL Du manomètre d'air et de quelques autres instrumens emjdoyés pour mesurer 

la pression de la vapeur. 

Le manomètre d'air est un instrument également employé pour mesurer la force 
élastique de la vapeur , et Fusage s*en est introduit assez généralement dans les machi- 
nes à haute pression , parce que la hauteur qu'il faut donner au manomètre & siphon , 
pour l'appliquer à ces machines , le rend dispendieux et peu commode à établir. 

Cet instrument représenté dans la fig. 7, p/. I, consiste en un tube de verre f , I, 
scellé par le haut et contenant de l'air comprimé, qui indique, par la réduction 
de son volume , la pression exercée sur lui par la vapeur. L'air ne doit pas occuper 
toute la hauteur du tube; c'est pourquoi on renverse d'abord celui-ci, et, après y 
avoir versé une petite quantité de mercure , on le retourne en plongeant son extré- 
mité ouverte dans une cuvette AB remplie de mercure. Ensuite , on place sur la 
cuvette un couvercle boulonné et mastiqué , au travers duquel on fait également 
passer le tube de verre , en le mastiquant à son insertion , et faisant attention qu'il 
ne touche pas tout-à-fait le fond du bassin pour que le mercure puisse monter et 
descendre librement dans le tube. Un tuyau G , qui traverse le fond de la cuvette , 
conduit à la chaudière ou au vase contenant la vapeur , et on peut le fermer à 
volonté au moyen d'un robinet d , qui interrompt alors toute communication entre 
la cuvette et la vapeur. Le long du tube de verre , qui doit être exactement cylin- 
drique , est fixée une échelle qui , d'après les hauteurs du mercure , indique les 
pressions correspondantes à la compression de l'air. On conçoit en efi'et que , si l'on 
ouvre le robinet inférieur et qu'on laisse la vapeur arriver , par le tuyau C , dans 
l'intérieur de la cuvette , cette vapeur pressera sur le mercure et le fera monter 
dans le tube , jusqu'à ce que la force élastique de l'air comprimé dans le haut du 
tube , plus le poids de la colonne de mercure soulevée , fasse équilibre à la pres- 
sion de la vapeur. C'est , par conséquent , d'après cette condition que doivent être 
établies les divbions de l'instrument. 

A cet effet , soit P la pression absolue de la vapeur exprimée en pouces ou en 
centimètres de mercure , p la pression atmosphérique exprimée dune manière sem- 
blable. Soit de même L la longueur totale du tube , depuis son sommet jusqu'au 
niveau du mercure dans la cuvette AB , niveau qu'on peut supposer constant , si 
la cuvette a une surface suffisante relativement à l'aire du tube. Enfin soit h la 
hauteur du niveau du mercure dans le tube , au-dessus de celui de la cuvette , 
lorsque l'instrument ne supporte que la pression atmosphérique ; et H la hauteur du 
même niveau lorsque l'instrument est soumis à la pression P. 
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On sait , d'après la loi de Mariette ou Boyie ^ que les espaces occupés par Tair 
comprimé sont en raison inverse des pressions qu'il suppporte. Or, quand Tins- 
trument est exposé à la pression atmosphérique p, puisque cette pression est alors 
équilibrée par le ressort de l'air contenu dans le tube , plus le poids de la colonne 
de mercure dont la hauteur est A , il est clair que le ressort de l'air intérieur , 
ou la pression qu'il supporte, est représenté par 

de même le ressort de l'air intérieur , comprimé sous la pression P de la vapeur , 
est exprimé par 

P — H; 

en6n les espaces, respectivement occupés par l'air comprimé , sous les pressions exté- 
rieures /> et P , sont L — A et L — H. Donc , d'après la loi de Mariotte , on a 
la condition 

L — A _ P~H 
L— H~ p — A* 
dV>ù l'on tire 

P = H+(,-*)^. 

Cette équation donne donc la pression cherchée ; cependant , comme cette pres- 
sion se trouve ici exprimée en pouces ou en centimètres de mercure , c'est-à-dire 
représentée par la colonne de mercure capable de lui faire équilibre , il reste encore 
une courte transformation à faire pour l'obtenir en mesures ordinaires , c'est-ù-dire 
en livres par pouce carré, ou en kilogrammes par centimètre carré. Pour cela, 
il suffit d'observer qu'une colonne de mercure, de la hauteur de 39.92 pouces 
anglais, équivaut à une pression de 14.71 livres par pouce carré. La pression 
de la colonne de mercure de la hauteur P sera donc représentée par 

i4.7i 

par conséquent , on aura déflnitivement 

L — A 



P' = 0.4915 [h + ( 29.92 — A) ^—^1. 



Dans cette expression , les dimensions L , H et A seront exprimées en pouces , et 
le résultat du calcul sera la pression absolue de la vapeur exprimée en livres 
par pouce carré. Par exemple , si l'on suppose 

L = 1 5 pouces et A = 3 pouces , 

on trouvera que , pour une hauteur de mercure H = 9 pouces dans le tube , la 

il 
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pression absolue correspondante de la vapeur sera 30.89 livres , ou la pression 
effective 16.18 livres par pouce carré. 

Au moyen de cette relation, on déterminera one série de pressions absolues 
correspondantes à diverses hauteurs principales du mercure dans le tube de verre ; 
et , en divisant convenablement les intervalles entre les points déterminés , on for- 
mera enfin une échelle complète des hauteurs du mercure , pour toutes les pres- 
sions absolues ou effectives de la vapeur. 

Si le tube plonge simplement dans la cuvette sans avoir été d*abord partielle- 
ment rempli de mercure, la même formule donnera les divisions de Tinstrument 
en y faisant seulement A = 0. Dans le même cas , on formera une échelle approxi- 
mative de l'instrument en divisant la hauteur du tube au-dessus du mercure, en 
deux parties égales, pour avoir le point correspondant à 3 atmosphères de pres- 
sion absolue ou 30 livres de pression absolue par pouce carré ; en trois , quatre , cinq 
parties égales , etc. , pour avoir les points correspondans à 3 , 4 , S atmosphères 
absolues. Cette division de Finstrument revient à négliger le poids de la colonne de 
mercure soulevée dans le tube qui , comme nous l'avons vu y doit réellement être 
déduite de la pression de la vapeur , pour avoir le ressort de Fair comprimé. 

En mesures françaises, la relation précédente est 



P' = 0.01559 [h + ( 76 — A )^_Al 



dans laquelle les longueurs L , H et A doivent être exprimées en centimètres , et 
la valeur résultante de P* sera la pression absolue de la vapeur exprimée en kilo* 
grammes par centimètre carré. 

On pourra donc , au moyen des formules précédentes , effectuer la graduation de 
Finstrument; mais on doit reconnaître que cette graduation est sujette à des inexac- 
titudes , surtout pour les pressions élevées , parce qu'à mesure que Fair se com- 
prime , les divisions correspondantes à un même accroissement de pression de- 
viennent de plus en plus petites. En outre , la loi de Mariotte , sur laquelle est fondée 
la division de Féchelle , n*est vraie qu'autant que Fair conserve toujours la même 
température , et cette supposition est d'autant moins exacte dans l'application de 
l'instrument, que la pression et , par conséquent , la température de la vapeur su- 
bissent de plus grandes variations. De plus , Fair contenu dans le tube doit être 
parfaiteflicnt exempt d'humidité , car celle-ci se changerait en vapeur, dans le mo- 
ment de l'expérience , et fausserait les résultats ; enfin , si , par accident , on sus- 
pend le travail de la machine sans avoir fermé le robinet d , il peut arriver que 
le vide se produise dans la cuvette , et qu'une bulle d'air sorte du tube , et alors 
toutes les divisions de Féclielle cessent d*ètre exactes. Ce n'est donc qu'après avoir 
vérifié si , quand on laisse entrer Fair atmosphérique dans la cuvette , en déta- 
chant l'instrument , le niveau du mercure monte effectivement dans le tube , au 
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que fois qu^on veut faire usage de l'instrument, il est bon de s'assurer de l'exactitude 
de réchelle , qui deviendrait fausse si le piston prenait plus de frottement dans le cylin- 
dre ; cette circonstance rend nécessaire de tenir Tinstrument très-propre , et d'y metr 
tre de Thuile fraîche avant de l'employer à des observations. 

Pour que l'indicateur puisse enregistrer de lui-même les pressions successives et 
variées de la vapeur , et en conserver une trace permanente , la tige du petit piston 
porte un crayon t. qui y est maintenu par le moyen d'un porte-crayon monté sur une 
bague et fixé à la tige par une vis de pression. En outre, le châssis de l'indicateur 
se prolonge au-dessus de la tète du ressort, et, en ce point, il se termine par un ca- 
dre en bois portant deux rainures dont la direction est perpendiculaire à celle de la 
tige du piston , et dans lesquelles glisse une planchette recouverte d'une feuille de pa- 
pier. Cette planchette est attachée, d'un côté^ à une corde b fixée au balancier de la 
machine, et, de l'autre côté, à une seconde corde e portant un contre-poids. D'après 
cette disposition, lorsque le balancier de la machine monte, c'est-à-dire pendant que 
le piston à vapeur exécute sa course dans un sens , la planchette est tirée par la confe 
du balancier dans la direction de droite à gauche, par exemple, et ensuite, lorsque*, 
le balancier redescend , ou pendant la course inverse du piston , la planchette est ra^ ~ 
menée, au contraire, de gauche adroite par l'effet du contre-poids. D'autre part, le- 
crayon fixé à la tige du piston de l'indicateur est pressé contre la planchette par ua ' 
petit ressort; il laisse donc sur le papier une trace à une hauteur plus ou moins* 
grande , selon que la pression de la vapeur est plus ou moins élevée dans la portion « 
du cylindre en communication avec l'instrument; et, comme la planchette se meut en/ 
même temps, mais dans une direction perpendiculaire & celle de la tige du petit p!^ 
ton , il résulte de la combinaison de ces deux mouvemens une courbe analogue à celle 
de la /Egr. 8 ou de la fig. 10, mais dont la forme précise dépend des circonstances 
diverses dans lesquelles travaille la machine. De plus , nous avons vu que , pendant 
deux courses consécutives , la planchette marche dans un sens d'abord , puis dans un 
sens contraire ensuite: il s'ensuit donc que, pendant ces deux courses, la courbe 
sera tracée d'abord vers la droite, puis reviendra vers la gauche: et comme, après la 
terminaison de deux oscillations, la machine revient périodiquement au même point , 
on voit que l'ensemble des deux courses produira toujours une courbe se repliant sur 
dle-mémeou une courbe fermée. Dans cette courbe, la partie supérieure, qui cor- 
respond au maximum de pression de la vapeur , sera nécessairement décrite pendant 
que le côté du cylindre de la machine où est fixé l'indicateur, communique avec la 
chaudière , et la partie inférieure sera tracée pendant que le même côté du cylindre 
communique avec le condenseur. Si donc, après que la machine a exécuté ses deux 
courses, on retire la planchette, et que l'on y trace d'abord la ligne horizontale OX , 
marquant la hauteur où se tient le crayon quand l'indicateur marque une pression 
absolue égale à zéro, puis la ligne verticale OY contenant l'échelle de l'instrument • 
on pourra , en prenant à l'échelle la hauteur des points de la courbe au-dessus de la 
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ligne OX , c'est-à-dire en meaurant les ordonnées de la eourbe , connaitre quelle ëtail 
la pression absolue de la vapeur , en chacun des points de la course du piston. Par 
conséquent aussi , en prenant approximativement la moyenne entre toutes les ordoo* 
nées mp, nCp\ m^^p^^ de la courbe supérieure, ou entre toutes les ordonnées Afi fl»V, 
n^(f^ de la courbe inférieure, on aura la pression absolue moyeime exercée par la va- 
peur sur chaque unité de la course du piston , soit pendant le temps de son action mo- 
trice dans le cylindre , soit pendant le temps de son action résistante contre le piston. 

En outre , nous avons dit que la couri>ure supérieure correspond au moment 
d'action de la vapeur dans le cylindre de la machine , et la courbure inférieure 
«tt moment de Téchappement ou de la condensation de cette vapeur. Ces deux effets 
sont ici étudiés successivement sur une même face du piston de la machine ; mais , 
comme des effets semblables ont lieu en même temps sur la €sce opposée , il en 
résuite qu'on peut considérer la courbe inférieure comme celle qui aérait observée 
ëans la partie opposée du cylindre, pendant que la courbe supérieure se pr^ 
duit dans la portion où la vapeur exerce son effort utile. D'après cette remarque , 
on voit que la pression iili/e de la vapeur , en chacun des pointa de la course 
du piston , peut être oonnue en retranchant des hamears ou ocdeimées de k 
courbe supériettre,cellesde la courbe inférieure qui correspondent Minèoie point; aen- 
kment, pour avoir ceUes-ei, il faut faire aâieotion que , tandis que la courbe supérieure 
est décrite en partantdu point A {fig. 10,f)/. /), par la vapeur agissant sur le piston, k 
iBourbe inférieure , ou du moins une courbe pareille , est décrite , en partant du point 
£ , par h vapeur condensée ou s'échappent de dessous le piston. Ce sont donc les 
jordonnées des deux courbes, situées à la même distance de leurs origines res* 
peai ves , que l'on doit soustraire l'une de l'autre. Ainsi , par exemple , l'ordonnée 
0np représente la presaion absolue de la vapeur motrice , lorsque le piston a par* 
couru , à partir du commencement de sa course , un espace proportionneUemeitt 
représenté par Pp ; et l'ordonnée mq , prise en mesurant respnoe Qf égal è Pp, 
représente la pression de la vapeur résistante, au même point de la course du 
piston ; par conséquent, la pression uUle de la vapeur, au pomt p, sera expri- 
mée par la différence mp-^nq. Par conséquent encore, en prenant la moyenne 
entre un nombre suilisant d'ordonnées de la courbe supérieure et la moyenne entre 
les ordonnées semblables de la courbe inférieure, puis prenant leur différence , on 
aura la pression utile moyenne exercée par la vapeur dans le cylindre de la ma- 
chine , par unité de la course parcourue par le piston. 

Le procédé que nous venons d*indiquer fera connaitre la pression utile moyen* 
ncment exercée par la vapeur sur toute la course du piston ; mais il y a encore 
un autre moyen de parvenir au même résultat. En effet, on remarquera que , si 
l'on connaissait l'aire de la surface PABGEQ comprise entre la ligne OX et la 
courbe supérieure, on pourrait construire sur la base PQ un rectangle de sur» 
face équivalente ; il suffirait évidemment pour cela de diviser la surface donnée 
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^u le nombre de pouces carrés , par exemple , dont elle se compose , par la Iod- 
gueur de la ligne PQ , ou par le nombre de pouces que contient cette ligne. Le 
quotient serait la hauteur d'un rectangle équivalent à Taire de la courbe , puisque 
cette hauteur, multipliée par la base PQ, donnerait pour produit la surface donnée ; 
mais on remarquera que cette hauteur serait en même temps la valeur moyenne 
de toutes les ordonnées mp , puisque , répétée sur toute la longueur de la base 
commune PQ , elle reproduirait la même surface. De même , si l'on connaissait 
la surface comprise entre la ligne OX et la courbe inférieure , on pourrait , par 
un procédé semblable , trouver un rectangle ayant la base PQ et une surface équi- 
valente , et la hauteur de ce rectangle serait encore la moyenne des ordonnées 
de la courbe inférieure. Donc , en retranchant préalablement les deux surfaces 
Tune de l'autre, et construisant sur la ligne PQ un rectangle équivalent à leur 
différence , la hauteur de ce rectangle sera la différence entre les deux moyennes 
précédentes , et représentera , par conséquent , la pression utile moyenne de la 
vapeur dans le cylindre de la machine. Or , la différence des surfaces limitées par 
les deux courbures, supérieure et inférieure, est précisément la surface comprise 
dans Hotérieur de la courbe fermée, ou la surface ABCEGA. Donc enfin , en divi- 
sant cette surface par la ligne PQ, on aura une ligne représentant la pression 
utile moyenne de la vapeur dans le cylindre , et on pourra la comparer à la pres- 
sion dans la chaudière , pour savoir quelle portion de cette force a été utilisée dans 
le cylindre ; ou bien , si l'on élève , sur la ligne PQ , une perpendiculaire repré- 
sentant à l'échelle la pression dans la chaudière , le rectangle ainsi construit sera 
i la surface comprise dans la courbe , comme la pression dans la chaudière est ii 
la pression utile de la vapeur dans le cylindre de la machine. Tout se réduit donc 
è mesurer la surface comprise dans la courbe. Il y a pour cela divers instrumens 
connus ; mais un moyen facile consiste à découper d'abord cette courbe avec des 
ciseaux dans un morceau de carte ou de papier d'une épaisseur bien égale , puis à 
tracer , sur la même feuille de papier , et à découper ensuite un rectangle ayant 
la base PQ et une hauteur représentant à l'échelle la pression de la vapeur dans 
la chaudière ; et enfin à comparer les poids respectifs des deux figures ainsi décou- 
pées. Si l'épaisseur du papier est bien uniforme, le rapport des deux poids sera 
celui des surfaces , et , par conséquent , ce sera le rapport de la pression utile moyenne 
de la vapeur dans le cylindre , à la pression dans la chaudière. Ce procédé est 
suivi quelquefois , et c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de le rapporter ici ; 
mais on trouvera beaucoup plus simple de mesurer , comme nous l'avons dit plus 
haut , un nombre suffisant d'ordonnées de la courbe , et d'en prendre la moyenne. 
On construit aussi des indicateurs dans lesquels la planchette mobile est rem- 
placée par un cylindre de métal tournant sur lui-même. Celui-ci est tourné dans 
un sens par un cordon attaché au balancier de la machine et ramené à sa position 
primitive par un ressort intérieur à spirale, qui fait les fonctions du contre-poids 
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employé dans la construction précédente. La feuille de papier destinée & recevoir 
la courbe se place sur le cylindre, comme elle se plaçait auparavant sur la plan- 
chette, et le crayon est pressé contre le cylindre au lieu de Tétre contre la plan- 
chette ; il n'y a donc aucune diiïcrence de principe entre les deux instrumens. 
Lindicatexir à spirale a l'avantage d'être plus petit, et, par conséquent, plus por- 
tatif ; mais comme on n*y emploie pas d'huile , ce qui rend le piston sujet à grip- 
per dans le cylindre , et que la courbe tracée sur le papier a de beaucoup moindres 
dimensions, il offre un peu moins de garantie d'exactitude. 

% V. Tableau comparatif des divers modes d'exprimer la pression de la vapeur. 

Comme la pression de la vapeur s'exprime de plusieurs manières , et que nous 
n*en employons qu'une seule dans cet ouvrage , nous terminerons ce chapitre en 
donnant un tableau de "correspondance des divers modes d'exprimer la pression de 
la vapeur, en mesures françaises et anglaises. 

TMeau comparatif des divers modes JTexprimer la pression de la vapeur. 
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CHAPITRE III, 



DESCRIPTION DES PRINCIPAUX APPAREILS DONT SE COMPOSENT LES MACHINES 

A VAPEUR. 



$ L Des différentes formes de chaudières en usage , ou des chaudières à fond 
concave , cylindrique , à foyer intérieur , à bouilleurs , locomotive et marine. 

Nous nous proposons , dans ce chapitre , de présenter tout ce qui , sous le 
rapport pratique , est applicable à la généralité des machines à vapeur , c'est-à-dire , 
que nous y donnerons la description de chacune des parties principales qui se ren* 
eontrent dans toutes les machines , et des appareils accessoires qui en dépendent. 
Par ce moyen , lorsque , dans la suite , nous traiterons spécialement des divers sys- 
tèmes de machines à vapeur , nous n'aurons plus qu'à indiquer l'emplacement ou la 
fonction particulière de chacun des appareils qui les composent , en renvoyant sim- 
plement à l'explication que nous allons en donner maintenant , sans être obligé d'en- 
trer chaque fois dans une nouvelle description à cet égard. Cependant, conune le 
but de cet ouvrage est d'expliquer l'action des machines plutôt que leur construc- 
tion , nous nous bornerons , le plus souvent , à indiquer les formes et les disposi- 
tions le plus en usage , sans nous astreindre à donner des dessins tout-à-fait dé- 
taillés , ni des descriptions spéciales de chaque manière de construire les appareils. 

On sait que , dans toute machine à vapeur , la vapeur est d'abord formée dans 
un vaisseau séparé qu'on nomme la chaudière , où il est nécessaire d'entretenir la 
vaporisation au même taux , l'eau au même niveau et la pression au même 
d^é i puis cette vapeur doit être distribuée dans le cylindre , d'un côté ou 
de l'autre du piston , selon le sens dans lequel celui-ci doit recevoir l'impulsion ; 
ensuite , quand le piston exécute son mouvement , il faut que ce mouvement 
ait lieu dans la direction précise de l'axe du cylindre ; en même temps , il faut 
aussi que la vapeur inutile disparaisse du côté du piston opposé à l'action de 
la vapeur arrivant de la chaudière , sans quoi celle-ci ne pourrait avoir d'effet ; 
enfin , pour le bon usage de la machine , son mouvement doit être parfaitement 
régulier, et il convient d'avoir des moyens de constater la vitesse et les effets pro- 
duits par les machines , dans les travaux industriels. Les principaux détails à con- 

i2 
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sidérer sont donc : les diverses formes de chaudières en usage ; les appareils acces- 
soires destinés à régler leur alimentation , à reconnaître la hauteur d'eau dans leur 
intérieur , à prévenir leurs explosions et à régulariser leur vaporisation ; les appareils 
spéciaux ou soupapes qui servent à distribuer la vapeur d'une manière convenable 
dans les cylindres et les combinaisons mécaniques employées pour les faire mouvoir 
au moyen de la machine elle-même ; les dispositions propres à diriger ou maintenir 
la tige du piston pendant les mouvemens oscillatoires qu'il communique au grand 
balancier ; les appareils de condensation de la vapeur, et ceux qui en assurent les fonc* 
tions , soit en amenant Tcau froide qui sert à la condensation , soit en enlevant l'eau 
chaude qui en provient ; les appareils jdestinés à produire la parfaite régularité du 
mouvement , et enfin ceux qui , sans faire précisément partie de la machine , sont en 
usage pour constater sa vitesse ou pour déterminer ses effets utiles dans les tra- 
vaux auxquels elle est employée. Ce sont ces divers appareils que nous allons dé- 
crire succinctement dans ce chapitre , en les traitant , autant que possible , indé- 
pendamment de tout système particulier de machines auquel ils pourraient être 
appliqués. 

Il y a plusieurs espèces de chaudières que Ton choisit , selon les différentes ma- 
chines , d'après les conditions principales auxquelles ces machines sont assujetties » 
ou le but auquel on les destine. Ainsi, dans toutes les machines à vapeur , on re- 
cherche , autant que possible , pour la ciiaudière , la solidité , la modicité du prix et 
réconomie de combustible ; mais , dans les machines à basse-pression , où la chau- 
dière ne supporte , de la part de la >^peur . qu'un effort modéré , on s'attache prin- 
cipalement & l'économie d'achat et de combustible ; dans les machines qui travaillent 
& haute pression , et où l'on a besoin d'obtenir une solidité considérable pour résister 
â la force élastique de la vapeur , on recherche une forme capable d'une grande ré- 
sistance , et c'est la forme cylindrique qui est adoptée ; dans les machines destinées 
aux bateaux à vapeur , on donne le choix à la forme qui , économique sous le rap- 
port du combustible , occupe en même temps le moins d'espace possible dans le 
navire ; et , enfin , dans les locomotives , on sacrifie tout à la production rapide de 
vapeur. Ces diverses conditions ont donc naturellement produit diverses formes de 
chaudières. On en compte six principales , dont nous allons expliquer la disposKion. 

1*. La chaudière à fond concave , ou chaudière -waggon , ainsi nommée , parce 
qu'elle offre à-peu-près la forme d'un foui^on , ou waggon chargé , est représentée 
(flg. 1 1 et 12, pi. II). a est la grille du foyer, sur laquelle on place le combustible ; 
b y b\b" sont les conduits que suivent la flamme et les gaz chauds , en contournant 
la chaudière jusqu'à leur arrivée dans la cheminée ; c est le corps de la chaudière, 
convexe en-dessus et concave en dessous , pour y recevoir plus efTicacement Faction 
du feu. Dans ce système , la flamme , appliquée sous la chaudière , est d'abord en 
contact avec elle dans toute la longueur du fond ; ensuite , elle revient sur elle-même 
en suivant le carneau ou conduit latéral 6 ; puis , passant en 6' en avant de la chaii- 
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dîère, dans Tépaisseur du massif de maçonnerie , elle suit le carneau 6*\ qui la conduit 
i la cheminée. On voit que , en parcourant ainsi trois fois la longueur de la chau- 
dière , la flamme ou les gaz chauds , avant de s'échapper dans latmosphère , com- 
muniquent à Feau une grande partie du calorique qu'ils contiennent. Quand ces chau- 
dières sont très-grandes , elles sont souvent à tube intérieur {fig. 15, pL II). Dans 
ce cas , la flamme parcourt d abord le dessous de la chaudière ; puis elle revient vers 
le foyer en suivant un tuyau horizontal 6 contenu dans la diaudière même , et qui la 
parcourt dans toute sa longueur , en restant toujours au dessous du niveau de Teau ; 
ensuite, en sortant de ce tuyau, la flamme se partage cotre les carneaux latéraux 6*, 6^\ 
qui la conduisent à la cheminée. 

La chaudière-wa^on a l'avantage detre peu dispendieuse, d*étre facile à réparer et 
d'offrir à l'actioB de la flamme une surface concave très-propre à en recueillir tout le 
calorique; elle est en usage pour les machines stationnaires à basse pression; c'est-à- 
dire pour les machines de Watt à double et à simple action , et pour les machines 
atmosphériques. 

2". La diaudière cylindrique à foyer en dessous (Jig. 1 4 , p/. Il) offre une dispo- 
sition analogue à la chaudîère-waggon que nous venons de décrire , c'est-à-dire que 
Sa flamme parcourt de même d'abord le dessous de la chaudière, puis ses deux 
faces latérales , et se rend ensuite à la cheminée ; mais il y a cette différence , que la 
forme de la chaudière est celle dun cylindre, et que souvent elle est terminée, non 
par deux fonds plats comme la chaudière-waggon , mais par deux calottes sphéri- 
ques. a est la grille du foyer; 6, 6\ 6^* les conduits que suit la flamme pour se 
rendre à la cheminée, c le corps de la chaudière, et Aie tube à vapeur. 

Quelquefois ces chaudières sont à tubes de retour {fig. IS^ pi. II) , c'est-à-dire que 
la flamme , après avoir parcouru le dessous de la diaudière d'un bout à l'autre , est 
ramenée vers le foyer par un ou plusieurs tubes horizontaux a , qui sont plongés tout 
entiers dans l'eau de la chaudière. La flamme traverse donc l'eau dans toute sa lon- 
gueur , et , après être revenue vers la bouche du foyer , elle se divise dans des car- 
neaux latéraux , qui la reconduisent à la cheminée. 

Il y a encore quelques autres combinaisons de ce système, mais il est inutile d'en 
donnei; le détail : elles reviennent aux précédentes. 

Ce genre de chaudière n'est pas très -économique sous le rapport du combustible; 
mais il a l'avantage d'être le plus simple et celui qui est capable de la plus grande 
résistance. Il est employé dans les machines à haute pression et dans les machines 
d'Evans; on en fait usage aussi dans les bateaux à vapeur à haute pression. 

5*. La chaudière cylindrique à foyer intérieur {fig. IS^ pi. III) est formée d'un 
cyUndre horizontal contenant l'eau à vaporiser, et dans lequel est placé un autre 
C)'lindre, ou tube d'un diamètre beaucoup moins considérable, destiné à contenir 
le feu. Ce tube intérieur traverse le premier dans toute sa longueur, en restant tout 
entier recouvert par l'eau, et à son extrémité anlcricurc, il est disposé pour recevoir 
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le combustible. A cet effet , cette portion est partagée en deux moitiés par une grille 
horizontale c, c, qui porte le combustible. Le demi-cylindre supérieure sert de foyer; 
il est fermé en avant par une porte qu'on n'ouvre que pour recharger le feu. Le demi* 
cylindre inférieur f, au contraire , reçoit les cendres qui tombent au travers de la 
grille, et reste ouvert en avant, pour l'admission de l'air nécessaire à la combustion ; 
mais^ à l'endroit où finit la grille , il est intercepté par une cloison de briques. Au 
delà de ce point , le tube intérieur continue de suivre la chaudière jusqu'à son extré- 
mité, où il aboutit aux carncaux. L'air, arrivant donc par dessous la grille, passe 
au travers du combustible, et la flamme qui s'en élève, en suivant le tube intérieur, 
traverse d'abord l'eau de la chaudière dans toute sa longueur ; puis elle entre dans 
l'un des carncaux latéraux g , pour revenir vers la porte du foyer , passe devant la 
tête de la chaudière , et prend l'autre carneau h , qui la conduit définitivement à la 
cheminée. 

Il arrive quelquefois que les chaudières è foyer intérieur sont à tubes de retmr^ 
c*est-à-dire que le tube intérieur se replie sur lui-même dans la capacité même de la 
chaudière , ou se subdivise en plusieurs tubes d'un moindre diamètre pour ramener 
la flamme près de la porte du foyer, d'où elle se distribue ensuite dans les cameaux 
qui la conduisent à la cheminée. Cette disposition se reconnaît dans la fig. 19, 
p/. /// ; a est le foyer intérieur , et 6 le tube de retour. 

Quelquefois les chaudières à foyer intérieur sont à jambages , c'est-à-dire que , dans 
la portion située au-dessus du foyer , elles ne présentent qu'un demi-cylindre pro- 
longé par deux sortes de jambages latéraux descendant plus ou moins bas sur les deux 
côtés du feu , sans l'entourer complètement comme dans les chaudières précédentes. 
Cette disposition ne règne toutefois que dans la portion immédiatement placée au-des- 
sus du foyer ; au delà de ce point la flamme suit , comme auparavant , un tube inté- 
rieur qui la conduit aux carncaux, par lesquels elle revient d'abord vers le foyer, 
puis est conduite ensuite à la cheminée. Les fig. 16 et 17 et la fig. 20, pL III, 
montrent l'arrangement de ces sortes de chaudières. Dans les fig. 16 et 17, n, n 
sont les jambages , a le foyer , b le tube intérieur; la flamme , au bout du tube 6 , en- 
tre dans le carneau de fond c , puis dans les carncaux d et 9 , et enfin passe en e sous 
la chaudière , pour se rendre à la cheminée. 

D'autres fois encore , ce système de chaudière se combine avec celui que nous 
allons expliquer dans un instant , par l'introduction d'un tube bouilleur placé dans le 
milieu du foyer; cette disposition de chaudière à foyer intérieur , avec tube bouilleur, 
est représentée dans les ^fig. 21 et 22, pi, III. a est le foyer construit dans le tube 
intérieur, comme il a été expliqué plus haut; 6, 6 est un bouilleur ou tube rempli 
d'eau , placé dans le milieu du tube intérieur , et communiquant , par deux petits tu- 
bes verticaux c, d, avec le bas et le haut de la chaudière, de sorte que l'eau du fond 
de la chaudière peut passer dans le bouilleur , et l'eau de celui-ci , ou la vapeur résul- 
tante, peut se réunir à la vapeur formée au sommet de la chaudière. La flamme, en 
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s*élevant du foyer, passe d'abord tout autour du bouilleur 6, dans l'intervalle e, e; 
ensuite, une fois arrivée au bout de la chaudière, elle est reçue dans les carneaux la- 
téraux /*, ff qui la ramènent prés de la porte du foyer ; et alors , passant dans un der- 
nier cameau g, g^ construit sous la chaudière, cette flamme ou les gaz chauds qui en 
résultent parcourent tout le fond de la chaudière pour se rendre enfin dans un passage 
h , d'où ils s'échappent dans la cheminée ; ce dernier passage contient lui-même un 
lai^e tube dans lequel on fait stationner l'eau qui doit servir à l'alimentation , avant 
delà laisser pénétrer dans la chaudière. En outre, pour empêcher le refroidissement 
de la surface extérieure de la chaudière , on la recouvre en entier de cendres ou de 
sciure de bois sur une épaisseur considérable k. On voit que , dans cette disposition , 
la flamme parcourt d'abord l'intérieur de la chaudière , puis les deux côtés latéraux , 
puis enfin son fond; qu'en outre, dans son trajet, elle enveloppe un tube bouilleur 
qui fait lui-même partie de la chaudière ; et enfin , qu'avant de pénétrer dans la che- 
minée, elle sert à échaufier l'eau d'alimentation. 

II y a encore quelques autres modifications du même mode de construction , mais 
elles ne s'écartent pas assez des dispositions précédentes pour exiger une explication 
spéciale. 

Les chaudières cylindriques à foyer intérieur ont l'avantage de joindre une grande 
solidité à une économie considérable de combustible. Elles sont généralement em* 
ployées pour les machines de Cornwall à double et à simple action. La dernière que 
nous avons décrite , avec tube bouilleur , a été construite aux mines de Fowey-Gon«- 
sols , en Angleterre , par deux des plus habiles ingénieurs du comté de Cornwall , MM. 
West et Peiherick. 

i*. La chaudière à bouilleurs est également de forme cylindrique; mais au lieu 
d'un tube contenant le foyer et placé dans la chaudière , il existe au contraire des tu- 
bes bouilleurs contenant de l'eau , et placés dans le milieu du foyer. 

Les fig. 23 et 24, jp/. /F, représentent une de ces chaudières, a, a sont deux tubes 
bouilleurs contenant l'eau à vaporiser , et communiquant avec le corps de la chaudière 
proprement dite c par deux tubes verticaux 6,6. Quelquefois, au lieu de deux bouil- 
leurs , il y en a trois et même davantage. Entre ces bouilleurs est bâtie une cloison 
horizontale ou voûte plate d , qui supporte elle-même un petit mur vertical s'élevant 
jusqu'au cylindre de la chaudière , de sorte que l'espace situé au-dessous du corps de 
la chaudière, et contenant les bouilleurs, se trouve divisé en trois compartimens e, 
/*, jf , qui servent de carneaux, comme on le verra dans un instant. Le foyer est placé 
sous les bouilleurs et à l'entrée du compartiment d'en bas e, la flamme, après avoir 
parcouru, le long du conduit e, le dessous des bouilleurs dans toute leur étendue, 
entre vers le bout de la chaudière dans le cameau /*, revient ainsi vers la partie anté- 
rieure occupée par le foyer, et passant dans le conduit A, h , s'engage dans le carneau 
g , qui la conduit définitivement à la cheminée. 
L'avantage particulier de ce système est de partager la chaudière en deux par- 
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des , dont Tune seulement , savoir , les bouilleurs , est soumise à 1 action directe 
do &u , et dont les réparations ou le remplacement sont faciles et peu dispendieux; 
lundis que Tautre partie , ou la chaudière proprement dite , se trouve séparée du 
foyer , et n'exige , par conséquent , que des réparations rares ou de peu d'impor- 
tance. Les ciiaudtères à bouilleurs sont d'ailleurs assez économiques sous le rapport 
éa combustible. Ce système, tel que nous venons de l'expliquer, est employé 
généralement dans les machines de Woolf. 

Quelquefois, on le modifie en augmentant considérablement le nombre des bouil- 
leurs , qui deviennent ainsi la partie principale de la chaudière. Celle-ci est alors 
composée d'un nombre très-grand de bouilleurs d'un petit diamètre , réunis i leim 
extrémités par de gros tubes transversaux, dans lesquels les bouilleurs prennent, 
4l'ane pnrt , Icau & vaporiser , et conduisent ensuite la vapeur aprèa sa formation. 
Cet arrangement est , comme on le verra bientôt , analogue à celui qui est eo 
usage dans les machines locomotives des chemins de fer ; mais , dans les chau- 
dières à bouilleurs , l'eau occupe l'intérieur des tubes , tandis que dans les chau- 
dières des locomotives , c'est au contraire la flamme qui parcourt les tubes , el 
feau qui les entoure. Cette dernière disposition a cela d'avantageux que le feu , 
éltmi central , produit sa radiation sur une surface concave et enveloppante , ce 
qui donne ù celle-ci un développement d'autant plus grand , et en outre, qu'en 
mpprociiant les tubes les uns des autres, on peut diminuer autant qu'on veut la 
lame d'eau qui les sépare. 

5**. La chatidiire locomotive ou à foyer muilUubulaire est représentée fig. 35 et 36 , 
pi, IV. a , a est le foyer proprement dit , contenant le combustible , et entouré, 
ée tous côtés , d eau contenue dans l'intervalle 6 , 6. La flamme , en s'élevant du 
cômbusiibic , pénètre dans les tubes t, f , et traverse ainsi toute la longueur de 
lu clinudiùrc . en ayant une surface de contact considérable avec l'eau qu'elle con- 
tient. Une fois parvenu en C , la flamme et les gaz chauds s'échappent librement 
dans la cheminée ; mais la longueur des tubes , comparativement à la grandeur 
du foyer , fait que ces gaz ont déjà perdu une quantité considérable de leur calo- 
rique , de manière qu'ils ne font jamais rougir la cheminée près de sa base , comme 
cela se voyait constamment dans les anciennes locomotives , où l'on faisait usage 
do chaudières à foyer intérieur , avec un ou deux tubes de retour. 

Les chaudières n foyer multitubulaire exigeraient des tubes beaucoup plus larges et 
moins nombreux, et , par conséquent, seraiait beaucoup moins efficaces, si l'on s'y con- 
tentait du tirage naturel du feu ^ mais, dans les locomotives, on produit dans le 
foyer un tin^fcr artificiel et forcé, en conduisant la vapeur perdue dans la cheminée, 
où elle se précipite en jets intermittents par un passage très-étroit. L'eiïet de ces 
jets de va|)eur est de produire , au travers du feu , une aspiration d'air qui équi- 
\j;it h Taction d'un soufflet ordinaire. On pourrait aussi remplacer cette disposi- 
tion par un ventilateur. 
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Cette espèce de chaudière est principalement en usage pour les machines loco- 
motives ; cependant on en voit quelques-unes appliquées à des machines à haute 
pression stationnaires. Elles sont peu économiques sous le rapport du combustible 
ou de Fentretien , mais ont Tavantage de produire une énorme quantité de vapeur , 
relalivement à leur poids et à l'espace qu'elles occupent. C'est ce qui leur (ait 
donner la préférence pour les locomotives. 

6*. La chaudière marine ou à chambres verticales est représentée fig. 27 et 28 , 
pi. IV. a y a est le foyer, qui est double et quelquefois triple pour chaque chaudière. 
h est la chambre à vapeur. La flamme , en s'élevant du combustible , passe sue» 
cessivement dans les conduits 6, c, d, e, /*, dont le dernier se termine par un tuyau 
montant g , qui conduit à la cheminée. Dans ce système , on voit que l'eau est 
soumise à Faction du feu dans des chambres très-étroites , de sorte que , dans un 
petit espace , la chaudière présen'.e au contact de la flamme une surface de chauffe- 
très-étendue. L'avantage de ces chaudières est donc d'occuper peu d'espace dans. 
le navire , d'être faciles à réparer et de produire une vaporisation considérable , 
tout en étant cependant très économiques sous le rapport du combustible. Tou- 
tefois , ce système ne s'emploie que dans les bateaux à vapeur k basse pression.. 
Pour les bateaux à haute pression , il ne présenterait pas une résistance suffisante , 
^, dans ce cas, on fait usage des chaudières cylindriques de diverses sortes, dont 
nous avons parlé déjà. 

Outre les différentes espèces de chaudières dont nous venons de nous occuper, 
il y en a d'autres encore qui ont été proposées et exécutées par quelques cons* 
tracteurs ; mais, comme elles n'ont point été adoptées généralement , nous ne croyons 
pas utile d'entrer ici dans plus de détails à cet égard. Ce que nous avons dit suffira 
pour compléter la description que nous donnerons plus loin des diverses machines 
à vapeur en usage. 

Nous ajouterons seulement que chaque machine est toujours pourvue de deux 
chaudières , dont chacune est capable de suffire à l'exécution du travail , de sorte 
que celle qui repose peut être mise en réparations, s'il est nécessaire. Chacune 
de ces chaudières est , en outre , munie de tous ses accessoires indispensables , tels 
que nous allons les indiquer. 

S IL Des accessoires de la chaudière, ou de l'appareil d'alimentation^ des niveatiX 
^ deau, du sifflet (T avertissement, de la soupape de sûreté^ de la soupape rett- 
versée, et du registre de la dieminée. 

Nous venons de décrire les diverses dispositions employées pour appliquer la cha- 
leur et produire la vapeur dans les chaudières des machines à vapeur. Il convient 
d'expliquer maintenant les divers appareils accessoires dont ces chaudières doivent 
être munies pour remplir convenablement leur but. 
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Le plus important de ces accessoires est Yappareil tfalmentation^ qui est des- 
tiné à maintenir l'eau de la chaudière au même niveau , malgré les pertes qu*elle 
éprouve conlinuellement par suite de la vaporisation. 

Cet appareil est différent selon que la machine est & basse ou à haute pression , 
parce que les machines & haute pression exigent l'emploi d une pompe foulante pour 
faire pénétrer de force l'eau d'alimentation dans la chaudière, malgré la résistance 
produite par la force élastique de la vapeur ; tandis que , dans les machines & basse 
pression , où la résistance de la vapeur est beaucoup moindre , il suffit de tenir 
le réservoir d'alimentation élevé ' de quelques pieds au-dessus de la chaudière , pour 
que le poids de la colonne d'eau ainsi formée surmonte la résistance offerte contre 
l'introduction de l'eau dans la chaudière. 

Vappareil d'alimentation pour les machines à basse pression est représenté fig. 
11 et 12, pi. II. 

Il consiste en un tube en fer / , d'environ 8 à 10 pieds ^ fixé solidement à la 
paroi supérieure de la chaudière, et pénétrant, jusque près du fond, dans l'eau 
qu'elle contient. Au sommet de ce tube est placé un petit réservoir A: ^ appelé réser- 
voir deau chaude et alimenté par la machine elle-même. Ce réservoir reçoit par 
le tuyau t, l'eau provenant de la condensation de la vapeur, qui, en conséquence, 
est déjà très-chaude. Au fond du réservoir , mais sur le côté , pour laisser le mi- 
lieu libre, est une ouverture conduisant dans le tube, mais fermée par une sou- 
pape u qui ne peut s'ouvrir qu'en dehors. Quand on soulève cette soupape , l'eau 
du réservoir coule aussitôt dans le tube , et pénètre dans la chaudière ; mais, dès 
qu'aucune force extérieure ne soulève la soupape, elle retombe par son poids et 
par celui de l'eau du réservoir qui la recouvre , et elle ferme naturellement le passage 
de l'eau d'alimentation. D'autre part, un flotteur m , reposant sur la surface de Tenu 
^ans la chaudière, et, par conséquent, montant et descendant avec elle, est sus- 
ipendu à l'extrémité inférieure d'une tringle métallique ; et la partie supérieure de 
MXîlle-ci est attachée à un levier qui ouvre la soupape d'alimentation. Quand l'eau 
4)aisse dans la chaudière , le flotteur descend , tire la tringle et lève la soupape. 
4i'alimentation commence donc aussitôt , et elle continue jusqu'à ce que l'eau delà 
«.chaudière ait repris un niveau assez élevé pour fermer de nouveau la soupape. 
Ainsi , on voit que la chaudière se remplit d'elle-même , et à mesure du besoin , 
-san^ que le machiniste ait autre chose à faire que de s'assurer de temps en temps que 
l'appareil fonctionne bien , ou que le niveau de l'eau se maintient convenablement. 
C'est ce qui a fait donner à cet appareil le nom d'appareil à effet spontané. Il y a , en 
outre, sur la figure , un flotteur placé dans le tuyau d'alimentation : il sert pour le re- 
gistre de la cheminée , comme nous le dirons plus loin. 

Dans les machines à basse pression , la force élastique de la vapeur dans la 
<*haudicre ne s'élève ordinairement qu'à deux ou trois livres, par pouce carré , au- 
dessus de la pression extérieure de l'atmosphère. 11 s*ensuit que , pour faire pénétrer 
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de force Teau d*aliinenta(ion dans la chaudière , il suffit , comme nous Tavons dit , 
de donner au tube d'alimentation une hauteur de 8 à 9 pieds , puisque la pression 
d une colonne d*eau de 8 pieds équivaut au quart de la pression atmosphérique, ou à 
>lUvres environ par pouce carré. Mais, dans les machines à haute pression, où la vapeur 
a quelquefois une force élastique équivalent à plusieurs atmosphères , il faudrait donner 
au tube d'alimentation une hauteur beaucoup trop considérable pour que le poids seul 
de Peau pût la faire pénétrer de force dans la chaudière ^ et c est pourquoi Ton a dû 
recourir à Fcmploi d'une pompe aspirante et foulante. 

La pompe d'alimentation des machines à haute pression est représentée fig. 35 , 
pi. F. a est le corps de pompe et b le plongeur solide , qui sert de piston à la pompe ; 
c est le tuyau d'aspiration qui conduit au réservoir d'alimentation, et d est le tuyau de 
refoulement qui conduit à la chaudière ; e est la soupape d'aspiration qui , lorsqu'elle 
s'élève , laisse pénétrer l'eau d'alimentation dans le corps de pompe ; /* est la sou* 
pape de refoulement qui , en se soulevant , laisse passer l'eau du corps de pompe 
dons la chaudière. Quand , par l'action de la machine , le plongeur monte , il fait le 
vide dans le corps de pompe ; par conséquent , les soupapes sont pressées toutes deux 
vers l'intérieur du corps de pompe. Dans cette action , la soupape d'aspiration e se 
soulève par l'effet de la pression atmosphérique extérieure , et , au contraire , la 
soupape de refoulement f se ferme par la pression existant dans la chaudière. L'eau 
d'alimentation , aspirée par la pompe , monte donc alors dans le corps de pompe. 
Ensuite, quand le plongeur redescend , il refoule l'eau dans le tube g entre les deux 
soupapes , et , par conséquent , d'une part , la soupape e se referme par l'effet de 
cette compression , et , d'autre part , la soupape f se soulève et donne ainsi passage 
à l'eau qui se rend à la chaudière ; k est un étricr à vis de pression , servant à 
ouvrir ou fermer la chapelle de la pompe , pour examiner la soupape. Il y a, en outre, 
le long du tuyau e , un robinet i qui sert à interrompre la communication entre le 
corps de pompe et le réservoir d'alimentation , quand on veut que la pompe cesse son 
effet ; et il y a de même un robinet h , placé sur le tuyau de refoulement et près 
de la chaudière, qui empêche l'eau chaude de rentrer dans la chapelle de la pompe , 
pendant les interruptions du travail. Il est clair que , lorsqu'on veut suspendre l'ef- 
fet de la pompe , il faut toujours fermer le robinet du tuyau d'aspiration avant celui 
du tuyau de refoulement , parce que , sans cela , l'action de la pompe sur l'eau fe- 
rait rompre les tuyaux ou les tiges. 

La pompe d'alimentation est mise en jeu par la machine elle-même , et le nombre 
de SCS courses est, par conséquent , réglé par celui des courses du piston de la ma- 
chine. D'autre part, la capacité du corps de pompe est telle que, quand le plongeur 
parcourt , dans le corps de pompe, la moitié de sa course seulement , il suffit au besoin 
delà marhine , c'est-à-dire qu'il fait passer dans la chaudière, à très-peu près , autant 
d'eau qu'elle en dépense ; et que , quand il parcourt au contraire sa course entière, îl 
remplit b chaudière très-promptement. D'après cctle disposition . le plongeur est mis 

i3 
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en mouvement par la macliine , mais au moyen d*un levier d'embrayage k deux 
encoches. Quand on embraye la pompe sur la première encoche , ou la plus rap« 
prochée du pivot du levier , le plongeur ne parcourt que sa demi-course , et Tali- 
mentation de la chaudière se soutient très-régulièrement , si la pompe fonclionne bien 
et si la vaporisation de la chaudière n'excède pas son taux ordinaire. Mais si la machine, 
en raison d*un excès de charge , dépense plus d*cau que de coutume , ou si Ton s'a» 
perçoit que Ton a laissé trop baisser Teau dans la chaudière, on peut remplir en peu de 
temps la chaudière, en embrayant la pompe sur la seconde encoche. 

La pompe d*alimentation , que nous venons de décrire pour les machines à haute 
pression , ne fonctionne pas d'elle-même & mesure du besoin de la chaudière. Il 
y a bien divers appareils connus, au moyen desquels on peut régler l'alimentation, 
c'est-ù-dire la mise enjeu de la pompe, par effet spontané ^ d'une manière analo- 
gue à celle que nous avons indiquée pour les machines à basse pression ; mais, 
comme ces appareils sont sujets à se déranger et exigent souvent, sous ce rap- 
port , plus d'attention que la manœuvre de la pompe elle-même , on y renonce le 
plus ordinairement, et le machiniste rétablit ou suspend le travail de la pompe, 
selon qu'il en reconnaît le besoin , en s'assurant fréquemment du niveau de l'eau 
dans la chaudière. Il existe, à cet effet, sur la chaudière , divers appareils que nous 
allons expliquer. 

La hauteur d'eau dans la chaudière se reconnaît au moyen du niveau & flotteur, 
du niveau à tube de verre, des robinets de niveau, et enfin du sifflet d'aver- 
tissement. 

Le niveau à flotteur consiste simplement en un flotteur qui repose sur l'eau de 
la chaudière , et qui , par conséquent , monte et descend avec elle. Ce flotteur esl 
attaché à un fil métallique qui sort de la chaudière, en passant au travers d'une 
boite à étoupes , et qui se termine par une chaîne enroulée sur une poulie ci 
portant & son autre bout un contre-poids. La poulie porte & sa circonférence deux 
fiches ou marques , qui ne sont sur le même niveau que quand l'eau de la chau* 
dière est & la hauteur convenable. Mais si cette eau baisse, le flotteur descend, 
la poulie tourne , et la fiche placée du côté du flotteur baisse , tandis que la fiche 
opposée se relève. Cet appareil indique donc, par la dénivellation des deux fiches, 
la hauteur de l'eau dans la chaudière; mais, comme il est placé loin du machi- 
niste, il n'est pas si commode que les suivans. 

Le niveau à tube de verre (fig. l . pi. I) est un tube de verre vertical m n , 
enchâssé à ses extrémités, supérieure et inférieure, dans deux douilles de métal 
aj a, communiquant avec l'intérieur de la chaudière par deux tubes horizontaux. 
Le tube supérieur pénètre dans la partie de la chaudière qui doit être constam- 
ment remplie de vapeur, et le tube inférieur, au contraire, dans la partie qui doit 
être remplie d'eau. La surface de cette eau doit donc toujours occuper un point 
intermédiaire de la longueur du tube. Ainsi, comme l'eau prend nécessairement son 
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niveau dans le tube de verre et dans la chaudière , on peut toujours reconnaître 
d un seul coup d'œil quelle est la hauteur de Teau dans la chaudière. Les deux 
passages horizontaux qui joignent le tube de verre à la chaudière portent chacun 
un robinet r, afin que si le tube de verre vient à se rompre, on puisse, en 
fermant ces robinets, s'opposer à la perte d*eau ou de vapeur qui en résulterait. 
Le petit robinet s sert à laisser au besoin écouler Teau contenue dans le tube. 
Les robinets de niveau sont moins commodes que le niveau à tube de verre , mais 
ils ne sont pas sujets aux mêmes chances de rupture , c est pourquoi on les em- 
ploie toujours. Ce sont deux tubes e, e {fig. 11 et 12, pL II) , pénétrant dans 
la chaudière, Tun au-dessus, l'autre au-dessous du niveau que doit avoir l'eau , et 
terminés au dehors par deux robinets. D'après la position respective des deux robi- 
nets , en ouvrant celui d'en haut , il doit donner toujours de la vapeur , et en 
ou%Tant celui d'en bas, il doit toujours donner de leau. Si tous deux donnent de 
la vapeur , c'est que le niveau de l'eau est trop bas , et si tous deux donnent de 
l'eau, c'est au contraire que le niveau de l'eau dans la chaudière est trop 'haut. 
On place souvent ces robinets tout près de la porte du fourneau et sous la main 
du machiniste. 

Le sifflet d'avertissement est destiné à avertir le machiniste, dans le cas où il 
aurait négligé trop longtemps d'examiner les niveaux , et à lui faire connaître que 
l'eau a baissé au-dessous du point auquel elle doit être maintenue. C'est un tube 
éiroii passant de Tintérieur de la chaudière au dehors , et terminé , à sa partie su- 
périeure , par un sifflet ordinaire. Un petit flotteur , porté sur l'eau , ouvre rorifice 
inférieur du tube quand l'eau est trop basse , et la vapeur , s'échappant alors par 
le sifflet, fait entendre un bruit aigu qui attire l'attention du machiniste. Ce petit 
appareil se construit de plusieurs façons , toutes trop simples pour exiger plus 
d'explications. 

Les divers appareils que nous venons de décrire servent à faire connaître le ni- 
veau de l'eau dans la chaudière , et permettent d'éviter , par conséquent , les accidens 
auxquels pourrait être exposée la chaudière , si elle manquait d une alimentation sullG- 
sante. En effet , si quelque portion de la chaudière , soumise extérieurement k l'action 
directe du foyer, se trouvait dégarnie d'eau à l'intérieur, elle pourrait devenir incandes- 
cente par l'effet de Tintensité du feu, et serait alors exposée à se briser, soit par l'excès de 
dilatation qu'elle éprouverait relativement aux parties voisines , soit par le changement 
instantané qu'elle subirait, et l'énorme quantité de vapeur qui se formerait tout-à-coup 
lorsque l'on ferait de nouveau passer de l'eau d alimentation dans la chaudière. Ces 
appareils sont donc indispensables sous ce rapport ,- mais , comme il pourrait arriver 
aussi, même avec une alimentation soutenue , que la vapeur prit dans la chaudière , 
et à Tinsu du machiniste, une pression beaucoup plus grande que celle à laquelle cette 
chaudière est capable de résister, il convient également d'avoir un appareil qui mette à 
l'abri de ce danger. Cet appareil est la soupape de sûreté. 
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La soupape de sûreté consiste en une ouverture circulaire percée au travers de la 
paroi supérieure de la chaudière, et fermée par un disque mobile , ou soupape propre- 
ment dite , portant un poids. Tant que la pression de la vapeur dans la chaudière est 
moindre que la pression de ce poids, le disque est maintenu sur Touverture , et celle- 
ci reste fermée; mais, dès que la pression dans la chaudière devient en excès, le disque 
est soulevé , et la vapeur s'échappe par Fouverturc. L'appareil ordinaire se compose 
d'un ajutage fixé sur la chaudière en r, « (fig. 36 et 37, p/. F), et à l'orifice du- 
quel est ajusté un anneau qui forme le siège de la soupape a, c'est-à-dire sur lequel 
oellc^ci se place et retombe lorsqu'elle bouche le passage. Le disque de la soupape est 
légèrement conique à sa partie inférieure , pour qu'il ferme plus hermétiquement l'ou- 
verture, et risque moins de contracter adhérence avec son siège. En-dessous, il porte 
une queue 6, qui glisse dans une douille fixée au siège ; de sorte que , quand la soupape 
est soulevée par l'action de la vapeur, comme on le voit dans la fig. 37, elle est maintenue 
par celte douille , dans la direction précise de Taxe de l'orifice , et lorsqu'elle 
retombe ensuite , elle rentre exactement dans son siège. Ordinairement , tout l'ap* 
pareil est contenu dans un cylindre vertical d , qui porte un tuyau latéral c , pour 
récoulcment de la vapeur qui s'échappe de l'orifice. 

La pression qui tient la soupape fermée contre l'effort de la vapeur se produit 
de différentes manières. Quelquefois la soupape est surmontée d'une tige métallique, 
dans laquelle on enfile des anneaux pesans , comme on le voit représenté fig. 36. 
D'autres fois , on emploie une masse de métal pendant dans la chaudière , et sua- 
pendue à une chaîne fixée au-dessous de la soupape. Dans quelques cas , on se sert 
d'un ressort en hélice , enroulé autour de la tige , comme dans l'indicateur de 
Watt {flg. 8 et 9 , p/. /) , ou bien d'un ensemble de ressorts en pincettes , c'est-à- 
dire arc-boutés les uns contre les autres , et placés alors dans une botte ovale , ao 
lieu d'être cylindrique. Mais, comme ces appareils exigent toujours beaucoup de force 
pour ouvrir la soupape à la main et s'assurer qu'elle fonctionne bien , on leur préfère 
généralement un levier , et celui-ci est surtout nécessaire dans les machines à haute 
pression , parce que sans cela , il faudrait un poids trop considérable pour maintenir 
la soupape fermée. 

On voit une soupape à levier représentée en f{fig. 11 , p/. //)• t est la tige ver- 
ticale qui presse sur la soupape pour la tenir fermée, p est un point fixe , autour 
duquel le levier pg peut se mouvoir , en jouant dans une fourchette h , laquelle est 
fermée en haut par une petite cheville , pour empêcher que le levier ne puisse être 
rejeté en dehors. Celui-ci , vers son extrémité , porte un poids gr qui , par l'entremise de 
la tige t , exerce sur la soupape la pression requise. II est clair qu'en éloignant plus 
ou moins ce poids , le long du levier , qui est gradué , on peut augmenter ou dimi- 
nuer à son gré la pression de la soupape; et comme on connaît la valeur du poids g, 
ainsi que Taire de l'ouverture sur laquelle il se répartit, on peut toujours régler la 
résistance de la soupape par unité de surface, ou la pression de la vapeur dans la 
chaudière , au degré que l'on juge convenable. 
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Les soupapes à levier se font quelquefois à ressort , comme on en voit une 
représentée fig. 2 et 3 , pi. I. C est le point fixe du levier , S la tige verticale qui 
ferme la soupape , et GB le levier de pression ; à rextrémité de celui-ci est placée 
une balance à ressort ordinaire LP , dont le pied P est fixé à la chaudière. En ser- 
rant récrou mobile B , le ressort de la balance se comprime et produit des pressions 
équivalentes à des poids d'autant plus considérables , lesquels exercent ensuite , sur 
le point S , des efforts augmentés dans la proportion des deux bras du levier BG et 
AC* Lorsqu'on fait usage des soupapes à levier , il faut , pour avoir la pression 
exercée sur la soupape , non-seulement avoir égard à la longueur des bras de levier 
B€ et AG , ainsi qu'au diamètre exact de l'ouverture de la soupape , mais il faut 
encore tenir compte de la pression produite sur le point S , par le poids du levier 
lui-même , augmenté du poids de l'écrou et de la partie supérieure de la balance » 
eomme nous l'avons montré dans notre Traité des Locomotives , chap. III. 

Les soupapes de sûreté ont pour but d'empêcher que la vapeur ne s'élève à une 
pression dangereuse ; mais , pour mettre les chaudières , autant que possible , à l'abri 
des explosions produites par cette cause , on les munit , de plus , de ce qu'on appelle 
rondelles fusibles. Ge sont des plaques formées d'une composition métallique très* 
fusible , ec qu'on fixe sur une des tubulures de la chaudière , en les recouvrant d'une 
toile métallique et les maintenant par une bride en fer. Si la vapeur atteint dans la 
chaudière une certaine pression ^ et , par conséquent , une certaine température , elle 
fond la rondelle et s'écoule au-dehors. 

Outre la soupape de sûreté , il y a encore , sur les chaudières , ce qu'on nomme 
la soupape renrer^ée; elle est représentée en n {fig. 11 , p/. //). G'est une soupape 
^ ne peut $'ouvrir que du dehors au dedans. Dans l'état ordinaire , elle est fermée 
par la pression intérieure de la vapeur , et par un contrepoids qui ne doit pas être 
très-pesant ; mais , s'il arrive que l'on suspende le travail , et que la vapeur se refroi- 
disse ou se condense dans la chaudière, cette soupape cède alors à la pression de l'at- 
mosphère , et laisse rentrer l'air dans la chaudière. Gette précaution est nécessaire 
dans les chaudières à basse pression , parce que , n'étant calculées que pour résister 
à la différence de pression entre la pression de la vapeur et celle de l'atmosphère , 
différence qui n'est ordinairement que d'environ un quart d'atmosphère, ces chau- 
dières pourraient être écrasées si elles se trouvaient , par l'effet de la condensation 
intérieure de la vapeur , exposées à supporter la pression entière de l'atmosphère. 

Enfin , le registre de la cheminée ou modérateur du feu est une plaque mobile qui, 
à mesure qu'on la baisse , intercepte de plus en plus le passage qui conduit du 
foyer à la cheminée, et permet, par conséquent , de régler le tirage du feu. En effet, 
si le feu est trop actif pour le besoin du travail de la machine , il suffit de baisser 
le registre pour arrêter la fumée dans le foyer et les carneaux , et modérer , par 
conséquent, l'arrivée de l'air extérieur nécessaire à l'activité de la combustion. Le 
registre est formé d'une plaque de tôle ou de fonte glissant dans deux rainures ver- 
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licales; on le manœuvre & la main , au moyen d'une chaîne ou d*un levier ; et, de 
peur que son poids ne rende cette manœuvre trop difficile , on lui donne un contre- 
poids formé d'une masse de métal suspendue à l'extrémité d'une chaîne passant sur une 
poulie de renvoi. Cet appareil sert encore, quand on le ferme tout-à-fait , & conserver 
la chaleur du foyer et de la chaudière , pendant la nuit ou les autres interruptions 
ordinaires du travail. 

Quelquefois ce registre est h effet spontané , c'est-à-dire qu'on le dispose de telle 
sorte qu'il agisse de lui-même et en proportion du besoin , sans exiger aucune atten- 
tion du machiniste. A cet effet , un tube vertical / {fig. il et 12 , p/. //) , ouvert à 
ses deux extrémités , est fixé à la paroi supérieure de la chaudière. Ce tube pénètre 
dans la chaudière jusqu'au-dessous du niveau de l'eau , et son extrémité supérieure 
est ouverte à l'air extérieur. L'eau de la chaudière , pressée par la force élastique de 
la vapeur , s'élève donc dans le tube jusqu'à ce que le poids de l'eau ainsi soulevée 
fasse équilibre à l'excès de la pression dans la chaudière , sur la pression atmosphé- 
rique. D'autre part, un flotteur o , porté sur la surface de l'eau du tube, est lié au re- 
gistre r par une chaîne 9,9, passant sur des poulies de renvoi. Quand la vapeur 
s'accumule dans la chaudière , sa pression , en augmentant , soulève davantage le 
flotteur, et , par conséquent, baisse le registre. L'inverse a lieu dans le cas contraire. 
Cette disposition facilite donc la régularité de la vaporisation , en réglant spontanément 
le tirage du feu; mais elle ne s'applique pas aux machines à haute pression, parce que 
l'élévation de l'eau dans le tube devrait alors être trop considérable. Dans ce cas , on 
a imaginé quelques autres appareils pour y suppléer, mais on les trouve en général 
d'un effet incertain , et l'on se contente le plus souvent de manœuvrer le registre à la 
main. Dans les machines à basse pression, on place ordinairement le flotteur du re- 
gistre dans le tube d'alimentation de la chaudière , ce qui se fait sans difficulté , en 
établissant la soupape d'alimentation u , non pas au milieu même du réservoir d*alt- 
mentation , mais un peu sur le côté , et en faisant traverser en outre le réservoir par 
un petit tuyau vertical, qui permet à la chaîne du flotteur de descendre dans le milieu 
du tube d'alimentation , sans y faire tomber l'eau du réservoir. Cette disposition se re- 
connaît sur la fig. il, pL IL 

S in. Des régulateurs , rofnnets , tiroirs et soupapes à vapeur. 

Après avoir, dans les paragraphes précédons, décrit les appareils destinés à produire 
la vapeur, il convient de passer à ceux qui servent à la distribuer dans le cylindre, 
soit au-dessus , soit au-dessous du piston, pour produire le mouvement. C'est au 
moyen des régulateurs, robinets, tiroirs et soupapes à vapeur, que l'on effectue celle 
distribution de la vapeur dans les machines. Parmi les différentes dispositions de 
ces appareils, nous nous bornerons à indiquer celles qui sont le plus en usage; les 
figures de machines que nous donnerons plus loin serviront à compléter ce que cette 
première explication pourrr.il laisser à désirer. 
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Le régulateur consiste en deux disques concentriques, appliqués l'un sur l'autre, 
et percés chacun d'une ouverture correspondante au passage de la vapeur. L'un de ces 
disques est fixe , et l'autre est mobile sur son centre , au moyen d'un carré et d'une 
poignée. En tournant la poignée dans un sens, on peut amener les deux ouvertures 
des disques Tune en face de l'autre , et , par conséquent , la vapeur traverse librement 
le passage ; mais , en tournant la poignée en sens inverse , on amène au contraire la 
partie pleine du disque mobile sur l'ouverture du disque fixe , et, par conséquent alors, 
le passage se trouve intercepté. La pression de la vapeur, qui tend à sortir de la 
chaudière, maintient d'ailleurs les deux disques en contact parfait l'un avec l'autre, et 
s'oppose , par conséquent , à toute fuite de vapeur^ quand le régulateur est fermé. 
Quelquefois, au lieu de deux disques, on emploie deux secteurs, et alors celui qui est 
fixe est le seul qui soit percé d'une ouverture; le secteur mobile est formé d'une plaque 
pleine. Quand cette plaque se trouve en face de l'ouverture du secteur fixe , elle in- 
tercepte le passage de la vapeur , sinon le passage est ouvert. Les fig. 5S et 86 , p/. 
F///, représentent cette disposition. AB est le secteur fixe; aa^bb\ son ouverture; dd 
est le secteur plein qui ouvre ou fermé le passage de la vapeur; ce est le pivot autour 
duquel s'exécute le mouvement , et enfin p est la poignée qui sert à ouvrir ou fermer 
le régulateur. Cette poignée est d'ailleurs mise en mouvement par la machine elle* 
même. Le régulateur n'est guère en usage, pour distribuer la vapeur, que dans les 
machines atmosphériques. 

Le robinet à quatre voies {fig. 29, 30 et 31 , pL V) est un moyen très-simple de 
produire alternativement l'admission et la sortie de la vapeur de chaque côté du 
piston. II consiste en un robinet percé de deux passages 1 , 2 et 3 , i , contournés 
à angle droit sur eux-mêmes, comme on le voit dans la fîg. 30. Ce robinet est mobile 
sur son axe, au moyen d'une poignée A, qui est mise en jeu parla machine; et, seloft 
la direction dans laquelle celte poignée est tournée, une communication s'établit, 
d'une part , entre la chaudière et l'une des faces du piston , et , de l'autre part , entre 
la face opposée du piston et le tuyau d'éduction ou de sortie de la vapeur. Dans les 
/£7. 29, 30 et 31 , S représente le tube à vapeur, et e le tuyau d'éduction; a et b 
sont les ports de la vapeur au-dessus et au-dessous du piston. Quand le robinet est 
tourné comme il est indiqué dans les fig. 29 et 30 , on voit que le passage 1 , 2 du 
robinet établit une communication entre le tuyau à vapeur S et le tube 6* qui con- 
duit sous le piston ; tandis que le passage 3 , 4 ouvre la communication du dessus 
du piston au tuyau d'éduction e de la vapeur. Dans la fig. 31 , au contraire, le robinet 
est supposé avoir fait un quart de révolution; et alors le passage 4, 3 établit une com- 
munication entre le tuyau à vapeur S et le port a qui mène au-dessus du piston, 
tandis que le passage 1 , 2 conduit alors du tube b* au tuyau de sortie e de la vapeur. 
On voit que ce mode de distribution de la vapeur est très-simple ; mais il a 
rinconvénient de ne permettre que des passages très-étroits pour la vapeur, à moins 
iju'on ne veuille donner au robinet des dimensions considérables, qui lui ôteraient 
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en partie ses avantages. En outre, le robinet s*use dans le mouvement et devient 
sujet à des pertes de vapeur. Aussi , ce mode n*est guère en usage que dans les 
machines & haute pression de petites dimensions , parce qu'alors c*est surtout la 
simplicité et la légèreté que Ion recherche. 

Les tiroirs sont des pièces contenues dans un compartiment appelé boite à vapeur , 
«t qui , selon qu*on les fait mouvoir dans cette boite , établissent alternativement une 
communication entre la chaudière et chacune des deux faces du piston. Les fig. 
32 et 33 , pi. F, représentent Tune de ces dispositions le plus en usage. S est le tube 
à vapeur , e le tuyau d'éduction de la vapeur , et a et b les deux ports du cylindre au-- 
dessus et au-dessous du piston, mnop représente la boite & vapeur, et la pièce con- 
cave X est le tiroir. Celui-ci est tiré et poussé alternativement par le moyen de sa 
tige t^ qui est mise en mouvement par la machine. La boite à vapeur est fermée her- 
métiquement de tous côtés , et , pour que la vapeur ne puisse s'échapper autour de 
la tige du tiroir , celle-ci traverse une bblte à étoupes , semblable à celle du piston à 
vapeur. Le tiroir . à mesure qu'il est poussé ou tiré par la tige t, glisse le long de la 
faiee n p , qui est parfaitement polie , et il reste complètement en contact avec elle , 
parce qu'il est pressé contre elle par la force élastique de la vapeur arrivant de la 
ehmidière par le tuyau S. On voit que, dans oe mouvement de va et vient, le tiroir 
passe alternativement de la position x, représentée sur la fig. 33 , à la position x* indi- 
quée sur la fig. 32. Dans le premier cas, la vapeur, arrivant par le tuyau S, sait le 
passage 6, arrive sous le piston et lui fait exécuter sa course montante; tandis que dans 
le même instant la vapeur située au-dessus du piston , et qui a servi à exécuter la 
course précédente, suit le passage a et s'échappe par le tuyau d'éduction e, qui la 
conduit au dehors , c'est-i-dire , soit au condenseur, soit à l'air extérieiu* , selon k sys- 
tème de la machine. Quand , au contraire , le tiroir occupe la position de la fig. 32, 
on voit que la vapeur de la chaudière passe au tuyau S dans le conduit a , vient agir 
au-dessus du piston et lui fait exécuter sa course descendante , tandis que la vapeur 
inutile s'échappe de dessous le piston par le conduit 6 et le tuyau de sortie e , qui la 
conduit à l'extérieur. Ce système effectue donc très-simplement la distribution de la 
vapeur , mais il ne convient guère aux grandes machines , parce que la vapeur qui se 
perd par le remplissage inutile des passages a et 6, nuit à l'économie, que l'on recher- 
die surtout dans leur emploi. 

Le ftrotr long ou tiroir en D« auquel on donne ce nom à cause de sa ressemblance 
avec la lettre D, est représenté sur les fig. 40, 41 et 42, pi. VI. Il a l'avantage de 
conduire la vapeur jusqu'à l'entrée même des ports du cylindre , et , par conséquent , 
de faire éviter la perte de vapeur qui , dans la disposition précédente, se produite 
chaque coup de piston, par le remplissage inutile des deux tuyaux qui conduisent du 
tiroir aux ports a et 6 du cylindre. Dans la figure, S représente le tuyau d'apport de 
la vapeur, et e le tuyau d'éduction. La boite à vapeur mnop est hermétiquement fer- 
mée de toutes parts , et la tige t du tiroir y pénètre en traversant une boite à étou])es» 
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Le tiroir, représenté séparément en digh , dans la fig. 40, est à peu près semblable 
au tiroir ordinaire , mais il est plus long et surmonté , dans toute sa longueur , d*un 
tube demi-eylindrique cdfg , ouvert à ses deux extrémités pour le libre passage de la 
vapeur, comme on le verra dans un instant. La boite à vapeur est elle-même semi- 
cylindrique comme le tiroir , de manière que celui-ci y glisse & frottement doux au 
moyen de Tétoupage k, k, qui appuie contre la face interne ou cylindrique de la boite 
à vapeur, et maintient, par conséquent, la face plane du tiroir en contact immédiat 
avec la face plane np de la boite à vapeur. Cet arrangement a pour but d'éviter la 
pression considérable qu'éprouveraient ces deux faces planes Tune contre Fautre , 
si la vapeur de la chaudière pressait en plein sur le sommet du tiroir , comme cela 
a lieu dans la disposition précédente. La construction du tiroir long étant comprise , 
rinspection seule des figures suffit pour en faire connaître le jeu. Quand le tiroir 
est dans la position de la fig. 42 , la vapeur de la chaudière passe du tuyau S au 
port inférieur 6 du cylindre, et produit la course montante du piston; tandis que 
la vapeur inutile s'échappe de dessus le piston par le port a , en suivant le tuyau 
du tiroir et le tube d'éduction e , qui la conduit au dehors ou au condenseur. Dans 
la position de la fig. 41, au contraire, la vapeur de la chaudière passe de S en 
a , au-dessus du piston , et la vapeur inutile passe de 6 en e , au condenseur ou au 
dehors de la machine. 

Comme ce tiroir a un poids assez considérable , et que la machine devrait employer, 
en conséquence, beaucoup plus de force pour le faire remonter que pour le faire 
descendre , on fait communiquer sa tige avec un axe d'où part un petit levier portant 
un contre-poids capable de contre-balancer le poids du tiroir. Par ce moyen, il 
devient aussi facile de tirer le tiroir dans un sens que dans l'autre , et la machine 
D*a plus qu'un frottement à surmonter pour le mouvoir dans les deux sens. Cette 
disposition est adoptée de même pour les autres espèces de tiroirs , lorsqu'ils ont un 
poids suffisant pour en rendre Temploi nécessaire. 

La ftg. 46, p/. F/, représente un tiroir du même genre que* le précédent, mais 
qui offre cependant avec lui quelques différences de construction. C est le cylindre 
de la machine, S l'orifice du tube qui amène la vapeur de la chsiudière, et mnop 
kl boite à vapeur. Le tiroir consiste en un tuyau plat a*6^ , que la figure ne laisse 
voir que de profil, mais qui, dans l'autre sens, est beaucoup plus large. Ce tuyau 
porte à ses deux extrémités deux courts ajutages a\ b\ dont les orifices se présen- 
tent en face des ports supérieur et inférieur du cylindre. Un ressort d, d, qui joue 
dans une rainure sur le dos du tiroir, presse celui-ci contre la face de glissement 
np, qui est garnie d'une lame de métal poli. Cette face np présente trois ouver* 
turcs: une en haut, qui est l'entrée du port supérieur a du cylindre; une seconde, 
qui est celle du port inférieur 6; et enfin une troisième, qui conduit autubed'éduction e. 
La vapeur de la chaudière arrive par le tube S et rempUt entièrement la boite à 
vapeur mnop , mais ne peut jamais pénétrer dans l'intérieur du tiroir , qui ne sert 
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que pour conduire la vapeur inutile du cylindre au tube d*éduetion. Lorsque le tiroir 
est dans la position représentée sur la figure , la vapeur passe de la boite & vapeur 
dans la partie supérieure du cylindre par le port a, et la vapeur inutile sort de de^ 
sous le piston par le port 6, se répand dans le tiroir, et enfin s'échappe par le tuyau 
d'éduction e. Le piston exécute donc sa course descendante. Lorsque le tiroir est, 
au contraire , baissé de manière que Tajutage a' se trouve juste en face de Tenlrée 
du port supérieur a , la vapeur alors située au-dessus du piston sort du cylindre par 
le passage a , suit le tiroir dans toute sa longueur et s'écoule par le tuyau d'éduc- 
tion e; tandis que la descente du tiroir ayant placé le passage 6 en dehors de Taju- 
tage 6' , la vapeur de la chaudière pénètre dans le cylindre par le conduit 6 et fait 
remonter le piston. On voit donc que, selon la position du tiroir, le piston de la 
machine exécute sa course montante ou sa course descendante. 

Le tiroir cylindrique est encore une disposition du même genre que les précé- 
dentes. La boite à vapeur mnop {fig. 43, fi. VI) consiste en un cylindre exactement 
alésé vers ses deux extrémités , et deux petits pistons c et d, montés sur une même tige f, 
y font l'office de tiroirs. D'un seul coup d'œil , on voit que quand la tige C pousse 
le tiroir dans la position où il est représenté sur la figure , la vapeur de la chaudière 
passe du tube à vapeur S dans le port 6 , et fait remonter le piston dans le cylindre, 
tandis que la vapeur qui a servi à exécuter la course précédente s'échappe par le 
port a et le tuyau d'éduction e* , qui la conduit au dehors. Le contraire a lieu quand 
la tige du tiroir, en remontant, place le piston c au-dessus du port a, et le piston d 
au-dessus du port 6. Dans ce cas , la vapeur de la chaudière pénètre au-dessus du pis* 
ton par le port a , et la vapeur inutile s'échappe par le port h et le tuyau d'éduction e^. 

Les différens appareils que nous venons de décrire peuvent être disposés ou modi- 
fiés de manière à permettre l'usage de la détente de la vapeur dans la machine , c'est-i- 
dire de manière i intercepter l'arrivée de la vapeur de la chaudière, avant d'înte^• 
cepter la sortie de la vapeur inutile du côté opposé, ou avant que le piston ne soit 
arrivé i la fin de sa course dans le cylindre. Mais un moyen , qui s'applique à 
tous les cas , consiste à intercepter directement la vapeur dans le tube à vapeur lui- 
même , ou i son entrée dans la boite à vapeur , en se servant pour cela d'un tiroir 
accessoire, d'un robinet ou d'une soupape; de sorte que, quoique le tiroir principal 
continue de tenir les passages ouverts, il n'arrive cependant plus de vapeur dans le 
cylindre , parce que le tube à vapeur n'en fournit plus. Par ce moyen on peut inter- 
cepter l'arrivée de la vapeur en un point quelconque de la course du piston, et par 
conséquent faire varier & son gré la détente de la vapeur, en serrant plus ou moins 
quelques écrous et sans arrêter le travail de la machine. 

Les tiroirs plats sont également très en usage. Ils se distinguent des dispositions 
précédentes par la simplicité de leur construction et par la facilité avec laquelle ils 
permettent la détente de la vapeur en un point quelconque de la course du piston. 
Ce système, représenté dans la fig. 53, pi. VIII, consiste en quatre tiroirs, deux 
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pour l'admiffiion de la vapeur dans le cylindre , et deux pour sa sortie. Chacun de 
ces tiroirs est placé sur une ouverture qui lui est propre ; de sorte que le cylindre 
porte quatre ouvertures ou ports i, 2, 3, 4. La vapeur arrive de la chaudière par 
le tube S, et die se répand dans le tuyau d'admission A. Au sommet de celui-ci 
est le port 1 qui, lorsqu'il est découvert, laisse pénétrer la vapeur au-dessus du 
piston, et au bas du même tuyau est le port 2 qui, en s'ouvrant, admet la vapeur 
sous le piston. Du côté opposé du cylindre sont deux autres ports, 5 et i, tous deux 
^sonduisant au tube d'éduction E , le premier servant à la sortie de la vapeur située 
an-dessus du piston, le second servant, au contraire, à la sortie de la vapeur située 
au-dessous. Siu* chacune de ces ouvertures existe une plaque de métal ou tiroir m , 
^» P? 9 y V^^ glisse à frottement doux sur une semelle parfaitement polie et placée 
du côté opposé à l'arrivée de la vapeur. Quand ces tiroirs recouvrent les ouvertures 
du cylindre, ib sont pressés contre cette semelle par la force élastique de la vapeur , 
et, par conséquent, tiennent le passage hermétiquement fermé; mais en se relevant 
ou en s'abaissant, ils découvrent le passage et permettent l'admission ou la sortie de 
la vapear. Les denx tiroirs d'admission sont, pour plus de simplicité, montés sur 
un méoie chariot , ainsi que les deux tiroirs d'éduction , et ces deux chariots peuveat 
élre mus par le même exeentrique ou par deux excentriques difSàrens. Dans la figure, 
tous les tiroirs recouvrent les ports de la vapeur; mais si l'on suppose que l'excen- 
trique, en agissant sur les leviers / et 2^ , baisse le chariot aa des tiroirs d'admission 
et soulève celui ee des tiroirs d'éduction , on reconnaîtra que par ce mouvement le 
port d'admission supérieur i sera ouvert, tandis que le port inférieur 2 continuera 
d'être fermé. La vapeur pénétrera donc alors au-dessus du piston. En méipe temps, 
puisque nous avons dit que le chariot des tiroirs d'éduction est soulevé, on voit que 
le port d'éduction inférieur 4 sera découvert par son tiroir , tandis que le port supé- 
rieur 3 continuera d'être fermé. La vapeur pourra donc sortir de dessous le piston 
par le port 4 , tandis qu'elle pénètre en dessus par le port 1 , et par conséquent le 
piflton exécutera sa course descendante. Dans l'instant suivant, les chariots subiront 
un mouvement inverse , et par conséquent le port inférieur d'admission se trouvera 
ouvert , ainsi que le port supérieur d'éduction , et le piston remontera dans le cylindre. 
On comprend qu'en fixant convenablement les tiroirs d'admission sur l'excentrique, 
on peut fermer les passages en un point quelconque de la course du piston , et, par 
conséquent, donner à la vapeur le degré de détente que l'on veut. Cependant quel- 
quefois, pour donner la facilité de faire immédiatement travailler la machine avec 
ou sans détente , on fixe les deux tiroirs m , n pour le travail sans détente , et on 
ajoute ensuite deux autres tiroirs plats qui sont placés entre les tiroirs m, n et le 
cylindre , et qui sont fixés sur leur excentrique de manière à produire la détente 
voulue. Alors si l'on veut faire marcher la machine sans détente , il n'y a qu'à désem- 
brayer les deux tiroirs additionnels ; et si Ton veut, au contraire, employer la détente , 
il suffit de les embrayer de nouveau ; car , quoique les deux tiroirs originaux m , n 



t08 GHAPITRB TBOlSdtm. 

oontinoent alors de teDÎr les passages ouverts pendant toute la course, les tiroirs 
additionnels , en tombant au moment convenable , interceptent la vapeur de manière 
à obtenir les effets désirés. Chacun de ces divers tiroirs est d'ailleurs tenu fermé par 
un ressort qui, lorsque la machine est arrêtée, remplace l'action de la vapeur, et quel- 
quefois , au lieu d'être des plaques pleines , ces tiroirs sont des plaques percées d'une 
ouverture au travers de laquelle passe alors la vapeur. 

Les stmpapes à vapeur^ dont nous allons nous occuper maintenant, sont des appa* 
reils moins simples que les précédens, mais d'un effet plus certain, et, par consé- 
quent , plus convenable aux très-grandes machines; c'est pourquoi on leur donne alors 
la préférence. On emploie pour la distribution de la vapeur les soupapes coniques 
ou les soupapes à double siège. 

Les soupapes à vapeur coniques {fig. H , p/. VI) sont des soupapes coniques 
ordinaires , semblables à celles que nous avons décrites en parlant des soupapes de 
sûreté, et qui, en se soulevant les unes après les autres, dans l'instant convenable, 
permettent alternativement l'entrée et la sortie de la vapeur sur chacune des deux 
faces du piston. Comme à chaque extrémité du cylindre d'une machine à double action, 
il y a deux effets à produire , savoir , l'introduction et la sortie de la vapeur , fl 
s*ensuit que , dans ces machines , il faut , pour le haut du cylindre , deux soupapes 
que l'on dispose ensemble dans une boite à vapeur supérieure , et pour le bas 
du cylindre , deux autres soupapes que l'on réunit également dans une boite à 
vapeur inférieure. Dans les machines à simple action , qui ne reçoivent la va- 
peur de la chaudière que sur une des faces du piston , mais dans lesquelles il 
faut laisser ensuite celte vapeur passer d'une extrémité à l'autre du cylindre, 
il sufGt de trois soupapes : dcjx pour laisser entrer et sortir la vapeur , et l'autre 
pour établir la circulation de cette vapeur après qu'elle a terminé son effet d'un 
côté du piston. 

Les soupapes coniques sont formées d'un disque légèrement conique à son bord 
inférieur^ et reposant sur un siège d'une forme pareille, parfaitement dressé et poli 
à cet effet. Pour qu'elles retombent bien exactement en place, elles sont munies en 
dessous d'une queue qui glisse dans une douille fixe placée sous le siège , et qui 
est représentée sur la figure par sa section centrale. Quand la soupape pose sur son 
siège , contre lequel elle est pressée par la force élastique de la vapeur , elle bouche 
entièrement le passage et arrête la vapeur ; mais dès qu'elle est soulevée par l'inter- 
médiaire de la machine ou par le moyen des leviers à manche que dirige le machi- 
niste, elle ouvre une issue qui permet à la vapeur de s'écouler librement. C'est ce 
qu'on reconnaît facilement à l'inspection de la fig. H , qui représente un appareil 
de soupapes à vapeur coniques , pour une machine & double action. La soupape 
supérieure de la boite à vapeur d'en haut^ et la soupape inférieure de la boite à va- 
peur d'en bas , sont toutes deux ouvertes. Les deux autres soupapes sont , au con- 
traire, fermées. 
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Pour que la vapeur puisse être successivemeni amenée de la chaudière au cylin- 
dre , et conduite ensuite du cylindre au condenseur ou au dehors de la machine, 
chacune des deux boites à vapeur est composée de trois compartimens 1,2,3, sépa- 
rés entre eux par des cloisons percées pour recevoir les soupapes. Les compartimens 
d*en haut, 1,1, sont en libre communication avec le tube à vapeur SS , et se 
trouvent , par conséquent , toujours remplis de vapeur. Les compartimens d*en bas » 
3,3, sont en communication avec le dehors , ou avec le condenseur , par le moyen 
du tuyau d*éduction e, et, par conséquent , ces compartimens sont constamment occu- 
pés par la vapeur imparfaitement condensée. Enfin les compartimens du milieu , 
3, 2, ne sont autre chose^que ce qu'on appelle les ports du cylindre, c'est-à-dire 
les ouvertures qui conduisent à l'intérieur du cylindre. Il résulte de celte disposi- 
tion que , lorsqu'on ouvre la soupape placée entre les compartimens 1 et 2 , qu'on 
appelle la soupape d'admission ^ la vapeur passe du tuyau S, c'est-à-dire de la chau- 
dière, au cylindre; et que, lorsqu'on ouvre la soupape placée entre les compar- 
timens 2 et 3 , qu'on nomme la soupape d'éduction , la vapeur passe de l'intérieur du 
cylindre au tuyau e , qui la conduit au condenseur. Ces effets se passent dans chacune 
des deux boites à vapeur, comme on le reconnaît aisément à l'inspection de la figure* 
Pour que le jeu de la machine soit complet , il suffit donc de régler le mouve- 
ment des soupapes, de telle sorte que la soupape d'admission d'en haut et la soupape 
d'éduction d'en bas soient ouvertes en même temps , et qu'ensuite la soupape d'ad- 
mission d'en bas et la soupape d'éduction d'en haut soient ouvertes à leur tour. 
En effet, dans le premier cas, par exemple, qui est celui représenté sur la figure, 
on voit que la vapeur de la chaudière passe du tuyau S dans le port a du cylin- 
dre et vient agir au-dessus du piston pour lui faire exécuter sa course descendante; 
tandis que la vapeur située au-dessous , et qui a servi à effectuer la course précédente , 
s'écoule par le port b dans le tube d'éduction , qui la conduit au condenseur. Afin 
que cette action des soupapes correspondantes s'effectue avec simplicité et bien simul- 
tanément, la soupape à vapeur d'en haut et la soupape d'éduction d'en bas sont 
montées sur une seule tringle oo , qui les fait mouvoir toutes deux en même temps y 
et la même chose a lieu pour les deux autres soupapes. 

Enfin . pour que l'abaissement ou le soulèvement des soupapes supérieures de cha- 
que boite ne s'oppose au mouvement contraire que doivent avoir les soupapes infé- 
rieures , on adopte souvent la disposition suivante : la tige des premières est formée 
d'un petit tube que traverse la tige des secondes , et le mouvement des deux tiges 
Tune dans l'autre s'exécute au moyen d'une garniture de filasse formant une petite 
boite à étoupes. C'est ce que la fig. 44 fera comprendre parfaitement. On désigne 
ordinairement cette disposition par le nom de soupapes enfilées. C'est un arrangemeni 
fort simple } mais il exige beaucoup d'exactitude dans l'exécution , pour que toutes 
les soupapes soient parfaitement centrées, et, par conséquent, retombent bien exac- 
tement sur leur siège, sans permettre aucune fuite de vapeur. 
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Nous indiquerons plus loin les moyens le plus en usage pour faire mouvoir les 
tiges verticales o et o^ qui ouvrent et ferment les soupapes; mais , dans le mode 
adopté fg. 44 , le jeu alternatif de ces tiges est exécuté par le moyen de deux lunettes 
A , î , poussées en haut et en bas par deux petits excentriques intérieurs fixés en sens 
contraire sur Taxe k. Celui-ci tourne d'ailleurs sur lui-même par reflet de la roue 
d*angle /, qui est mue par la machine. 

Lafig. 45 .pi. F/, représente un appareil de soupapes coniques analogue au pré- 
cédent, mais pour une machine & simple action. S est le tube à vapeur communiquant 
avec la chaudière , et e le tube d'éduction conduisant au condenseur. Les deux sou 
papes 1 et 3 , savoir : la soupape d'admission et la soupape d'éduction , se meuvent 
en même temps , an moyen d'une tringle qui réunit leurs tiges t et t\ La soupape 3 , 
qui est la soupape d'équilibre , est au contraire fermée quand les deux autres sonl 
ouvertes. Si donc on suppose que les soupapes 1 et 3 sont ouvertes , et la soupape 
3 fermée , la vapeur de la chaudière pénètre , par le port a , dans le cylindre , au- 
dessus du piston, et lui fait exécuter sa course descendante; tandis que la vapeur, 
restant sous le piston , s'échappe par le port 6 et la soupape 3 , dans le tube d'éduo- 
tion e 9 d*où elle se rend au condensetir. Quand le piston est parvenu au bas du cylin- 
dre , les deux soupapes 1 et 3 se ferment , et la soupape 3 s'ouvre , comme on le 
voit sur la figure. Alors la vapeur cesse d'arriver de la chaudière ou de s'échapper 
dans le condenseur. Mais , comme la soupape 2 est ouverte , la vapeur se répand 
également des deux côtés du piston , de sorte que celui-oi se trouve en équHibre dans 
la vapeur, ou pressé également sur ses deux faces, ce qui fait que la prépondérance 
du eontre-poids de la machine soulève alors le piston et le ramène au sommet du 
cylindre. 

Quelquefois, au lieu d'employer, pour les soupapes coniques, la disposition à 
liges enfilées, on fait mouvoir chaque soupape par un petit levier séparé qui agit sur 
la tige de la soupape, soit au moyen d'un étrier, soit au moyen d'une portion de 
roue dentée comme dans la /^. 34, fl. Y. Ces dispositions sont d'ailleurs également 
applicables aux machines à double et à simple action. Dans la /îgr. 34, S est le tube à va- 
peur, ele tube d'éduction, et a le port du cylindre. La soupape d'admission est soulevée 
par l'action du levier ccf, lequel se meut autour de Taxée, qui traverse la boite à vapeur. 
Dans le même instant , la soupape d'éduction est fermée par le moyen du levier o/*, dont 
le pivot est en o. Les deux tiges dgr et/7i, qui produisent ces mouvemens, sont mises 
en jeu , soit par la machine elle-même , soit occasionnellement , par les leviers à 
manche que dirige le machiniste; et il est toujours entendu que, dans cette dispo- 
sition comme dans la précédente, la soupape d'admission d'en haut et la soupape 
d'éduction d'en bas , ainsi que la soupape d'admission d'en bas et la soupape d'éduc- 
tion d'en haut, quoique mues par des leviers séparés, sont dirigées par une tige 
commune , qui leur fait exécuter leurs mouvemens par une action simultanée. Enfin, 
il faut ajouter que dans tous ces systèmes , les soupapes fermantes sont toujours closes 
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Vexcentrique est une roue montée sur un axe passant en un autre point que son 
centre , et qui , en tournant autour de cet axe , se déplace à droite et à gauche , et 
aert par ce moyen à transformer le mouvement de rotation de l'axe en un mouve- 
ment de va et vient. La fig 49 , pi. VII , représente cet appareil pour un tiroir ordi- 
naire , et s'applique de même à un robinet, a est le centre de Taxe, et c le centre 
de rexcentriquc. Celui-ci est formé d'une poulie efc , percée d'une ouverture pour 
recevoir Taxe de rotation a, et solidement fixée sur cet axe au moyen d'une \is de 
pression d , de sorte qu'elle tourne nécessairement avec lui. Cette poulie porte en 
outre à sa circonférence une gorge carrée , dans laquelle est placé un anneau ou 
collier en fer doux gihkj composé de deux moitiés réunies en A et 9 par des écrous, 
qui en forment un anneau complet. Ce collier embrasse la poulie sans la serrer, de 
sorte que celle-ci peut tourner dans l'intérieur sans difficulté. Enfin, les écrous 
jf , A , qui servent à joindre les deux moitiés de Tanneau , servent aussi à y fixer deux 
tiges A6 , 96 , qui se réunissent , au point b , en une barre unique 6/. D'après cette 
disposition , il est facile de comprendre que , lorsque Taxe a tourne sur lui-même , la 
poulie est entraînée dans sa rotation , mais non le collier qui l'entoure , parce qu'il 
glisse sur la circonférence de la poulie. D'autre part , dans ce mouvement , le point c 
décrit une circonférence autour du point a , et , par conséquent , à chaque demi- 
révolution , il se trouve alternativement écarté à droite et à gauche du point a , d'une 
quantité égale à la distance ac , qui est l'excentricité ou la dislance du centre de l'axe 
à celui de l'excentrique. Mais le point c est aussi le centre du collier mobile ; donc ce 
collier se trouve transporté , tout d'une pièce , à droite et à gauche du point a , d'une 
quantité égale & l'excentricité. Ce mouvement du collier se transmet nécessairement à 
l'extrémité de la barre 6/, et ainsi , l'on voit définitivement que la rotation de l'excen- 
trique communique au point / un mouvement de va et vient , dont l'amplitude totale 
est égale à deux fois l'excentricité ac. 

Ce premier point établi , il est facile de voir comment le mouvement horizontal 
: adternatif de la barre 6/ transmet a la tige ox du tiroir le mouvement vertical alter- 
natif, qui est nécessaire pour ouvrir et fermer successivement les passages de la vapeur. 
A cet effet , un axe horizontal z porte trois leviers. Le premier, z/, est attaché ù l'ex- 
trémité de la barre de l'excentrique ; le deuxième , zv , est lié à la tige du tiroir ox , 
'Ct enfin, le troisième, zy , supporte un contre-poids capable d'équilibrer le poids dti 
tiroir et de la tige ox. A une simple inspection de la figure , on reconnaît que le mou- 
vement alternatif du point / communique nécessairement a la tige ox , et , par consé- 
quent , au tiroir , le jeu de va et vient exigé pour la distribution de la vapeur; et comme, 
dans ce mouvement , t;*' et t;"* sont les positions extrêmes du point t;, on voit que le 
déplacement alternatif de la tige ox s'étendra sur la ligne v** v*" , dont la longueur dé- 
pend du bras de levier zv. Pour qu'on puisse au besoin manœuvrer le tiroir à la main , 
indépendamment de l'excentrique , la barre de celui-ci n'est liée au levier zl que par 
•une entaille /. A cet effet , le levier zl est formé d'une fourclicltc , entre les deux bran- 
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cftes de laqaelle passe la barre , et celle-ci s*y embraye au moyen d'an boulon poK , qui 
entre dans FentaHle. On peut donc , en soulevant la barre avec Faide du manche p , 
désengager le boulon. Alors , en soutenant la barre dans cette position, par un sup- 
port quelconque , Tentaille se trouve trop haute pour embrayer le levier zl, et, par 
conséquent , on peut faire mouvoir le tiroir à la main , par des leviers particuliers , sans 
en être empêché par Faction de Fexcentrique. Les tiges ox et yM sont d'ailleurs 
maintenncs dans la direction verticale par des guides , qui empêchent les oscillations 
du poids M et les déviations de la tige du tiroir. 

Lorsque la distribution de la vapeur dans une machine est exécutée par le moyen 

d^rni tiroir unique , comme celui-ci sert à la fois à découvrir les passages qui doivent 

être ouverts et à intercepter ceux qui doivent être clos , il n*y a besoin que d'une seule 

tige semblable à ox , et alors la disposition qui précède est suffisante. Mais quand , 

su lien d'un tiroir ou d'un robinet , on emploie les soupapes à vapeur , cemme 

i) 7 a quatre ouvertures qui doivent être ouvertes et fermées par paires , il faut 

'Nécessairement deux tiges au lieu d une. L'appareil exige donc alors un peu plus de 

Complication. La fig. bO, pi. VII ^ représente la disposition en usage. Ug est Fex- 

/{SSiVrique , zl le levier à fourchette dans lequel s'embraye Fentaille f , et r l'axe fine. 

^(^^âcfn'ici les dispositions sont semblables à celles de la fig. 49 ; mais au lieu d'm 

le^^rier double ry , il y en a deux , savoir , vy et t'g^ , et ebeeun d'eux agit sur une 

lîs^e qui manœuvre une paire de soupapes , savoir , le levier vg sur b tige o , qui 

i^v^s^Ticsavre la soupape d'admission d'en haut et la soupape d'édaction d en bas , 

et If» levier v!*y^ sur la tige o* qui manœuvre la soupape d'admission d'en bas et la 

soxip^pe d^éduction d'en haut , d'une manière analogue à ce qu'on a expliqué sur 

'^ /fQ. 44. En outre , ces deux leviers , vy , v^y^ ne sont pas fixés sur Taxe z , 

^^^^^'ixme auparavant ; ife tournent au contraire librement sur cet axe , qu'ils ne font 

^lU^enobrasser , de sorte que , quand ils sont abandonnés à eux-mêmes , ils sont en* 

^^tnés par la prépondérance de leur contre-poids M ou M^ , et retombent aussi- 

^ dans la position occupée sur la figure par le levier v^y\ Ces contre-poids M et M* 

^^^t des masses de métal enfilées dans les leviers Ma et M*a' , dont les points fixes 

^^nt en « et a^. D'un autre côté , sur le levier à fourchette zl , sont fixées deux pattes 

^ crochet zn et zn% fig. 50 et SI, qui, à chaque oscillation de ce levier, se lèvent oa 

^ baissent ; et quand ces pattes se baissent , elles appuient sur les bras zr , zt^^ 

^^^ leviers mobiles vy et v^y^ , et obligent par conséquent ces leviers de participer 

Momentanément au mouvement de l'excentrique. Mais dès que , par l'oscillation eon- 

**^îre du levier à fourchette , l'une de ces pattes se relève , le bras qu'elle avait fait 

baisser se relève aussitôt par Feffet du contre-poids. Ainsi , sur la figure , le levier i 

''^^Hrciiette zl étant poussé à droite , la patte n presse alors sur le bras zv ^ le fiiii 

*^$ser, et , par conséquent , tire la tige o vers le bas. Ensuite , dès que le levier à 

'^^rchette, en continuant d'osciller, repassera vers la gauche, la patte n se relè- 

^^ï*a j et, à cause du contre-poids , le levier zv suivra ce mouvement jusqu'à ce que la 

15 
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tige ne puisse plus remonter davantage. Alors le levier zv s'arrêtera , et la patte n 
continuera de s'élever en se séparant du bras zv , comme on le voit représenté 
sur la figure pour le levier zv"^ , qui est précisément dans ce cas. La patte n con- 
tinuera donc de remonter sans qu'il en résulte aucun effet sur le levier zv; mais , 
après un certain temps , quand le levier à fourchette sera suffisamment incliné vers la 
gauche , la patte n^ viendra à son tour en contact avec le bras zo' , le baissera jus- 
qu'à la fin de l'oscillation, puis le laissera remonter par l'effet du contre-poids M', 
et, enfin , s'en séparera de nouveau , comme nous l'avons expliqué pour l'autre patte. 
Par ce moyen, on voit donc que chacune des deux tiges o et o* , qui manœuvrent les 
soupapes , sera successivement tirée vers le bas par les pattes nein\ puis ramenée en 
haut par les contre-poids , et que ce mouvement s'établira sans interruption , tant 
que l'excentrique continuera d'être embrayé sur le levier à fourchette. Si , au con- 
traire , on désembraye celui-ci , à l'instant les deux tiges o et o' remonteront par 
l'effet des contre-poids i mais en manœuvrant alors les soupapes par le moyen des 
leviers à manche , le machiniste pourra gouverner la machine à son gré , sans en être 
empêché par l'excentrique. 

Vencliquetage est une combinaison de contre-poids , de tasseaux et de cliquets , 
qui servent h ouvrir , fermer et retenir les soupapes qui opèrent la distribution de 
la vapeur dans la machine. On emploie ces appareils , soit pour les machines à 
double action , soit pour les machines à simple action ; mais ce n'est guère que dans 
le comté de Cornwall qu'on en fait usage pour les machines à double action , ou 
rotatives. 

Les fig. VI et k% , p/. Vil , représentent un encliquetage pour une machine à 
double action. On y voit quatre soupapes : deux en haut , pour l'introduction et la 
sortie de la vapeur au-dessus du piston , et deux en bas , pour l'admission et la 
sortie de la vapeur au-dessous du piston. Ces soupapes sont ouvertes et fermées 
par paires , au moyen de l'encliquetage , de sorte que la soupape supérieure d'ad- 
mission et la soupape inférieure d'éduction sont toujours ouvertes et fermées dans 
le même instant, ainsi que la soupape inférieure d'admission et la soupape su- 
périeure d'éduction. Les soupapes sont , du reste , de la forme à couronne ou A 
double siège , décrites plus haut. Sur la fig. 48 , a et a' sont les deux soupapes 
d'admission , et 6 et 6* les deux soupapes d'éduction. La vapeur arrive de la chau- 
dière dans la colonne ou tube SS , et elle remplit sans obstacle toute la colonne , 
jusqu'à l'entrée de chacune des deux soupapes d'admission. Ainsi , dès que l'une de 
celles-ci s'ouvre , la vapeur pénètre à l'instant dans le cylindre , du côté correspon- 
dant du piston. eeE représente le tube d'éduction ; il s'étend de même de la sou- 
pape supérieure d'éduction 6' à la soupape inférieure d'éduction 6 , et dès que l'une 
de ces deux soupapes s'ouvre pour laisser sortir de la vapeur , celle-ci s'écoule 
immédiatement par le tube E , qui la conduit au condenseur. Enfin , entre les 
deux soupapes supérieures ^ a ^b\ W y 9i vxi espace d, fermé par les deux soa- 
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fapes. Cet espace forme rentrée du tuyau D {fig. 47 ) et conduit par conséquent 
au port supérieur du cylindre , qui est toujours ouvert. De même , entre les deux 
soupapes inférieures a\ 6, l'espace cT , clos par les deux soupapes , conduit libre- 
ment au tuyau D\ c'est-à-dire au port inférieur du cylindre. 

Gela posé , si Ton examine la fig. 47 , mais sans perdre de vue la fig. 48 , 
pour y retrouver les portions qui se trouvent cachées dans la première , une courte 
explication suffira pour faire comprendre comment Fencliquetage ouvre et ferme suc- 
cessivement les soupapes. En effet , c est un axe mobile , auquel sont fixés, comme 
on le voit sur la figure, quatre leviers divergens qui tournent nécessairement avec 
lui. Le premier communique par la tringle courbe m avec la soupape d'admission d'en 
haut a , et sert à ouvrir et fermer cette soupape , au moyen d'un levier et d'une tige 
pareils kpr et // , mais cachés derrière ceux-ci. La tringle m , dont il est ici question , 
est masquée en partie par la tringle rC , dont nous parlerons un peu plus loin , et la 
soupape d'admission a se trouve également cachée par la soupape d'éduction 6' , qui 
est seule visible sur la fig. 47. Le second levier communique par la tringle n avec 
la soupape d'éduction d'en bas b , et sert à ouvrir ou fermer cette soupape au 
moyen du levier coudé vu. Le troisième levier supporte , suspendu au bas de la tige o, 
lin contre-poids qui fait tourner l'axe c sur lui-même, et , par conséquent , ouvre aus- 
sitôt les deux soupapes , ainsi qu'il est facile de le reconnaître sur la figure. Le qua- 
trième levier est le levier à manche P , qui , lorsqu'il est pressé de haut en bas , 
lait tourner l'axe c en sens contraire du contre-poids , et , par conséquent , relève 
G€dui-ci, en fermant en même temps les deux soupapes. Enfin, outre ces quatre le- 
viers , l'axe c porte , à son extrémité la plus éloignée , un quart de cercle dont nous 
pliquerons l'usage un peu plus loin. 

Une disposition semblable se répète sur un second axe c* , qui sert à ouvrir 
fermer les deux autres soupapes , c'est-à-dire la soupape inférieure d'admission 
€1' , et la soupape supérieure d'éduction 6'. Cet axe porte également quatre leviers : 
le premier servant à ouvrir et fermer la soupape a? , au moyen de la tringle m^ et du 
levier m^u; le deuxième servant au même usage pour la soupape d'éduction d'en haut 
6* , au moyen de la tringle droite n* et du levier pr; le troisième supportant un contre- 
poids suspendu au bas de la tige o' , et dont la chute fait ouvrir à la fois les deux sou- 
papes a' et 6*; et, enfin, le quatrième est le levier à manche P' , qui^ lorsqu'on le presse 
de bas en haut, fait tourner l'axe c* , relève le contre-poids, et ferme les deux soupapes. 
Enfin , l'axe c* porte un quart de cercle semblable à celui de l'axe précédent. 

L'usage des deux quarts de cercle dont nous venons de parler est de retenir et de 
<légager successivement les contre-poids des deux axes , de sorte que , au moment 
où le contre-poids de l'un se relève , celui de l'autre tombe de lui-même , et réci* 
pt*oquement. Cette action se comprend aisément à l'inspection de la figure. En effet, 
^i l'on suppose pour un instant que le contre-poids de l'axe c tombe , cet axe 
tournera , et, par conséquent, son quart de cercle , tournant en même temps , se 
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frcmvera engagé sous celui de Taxe c', comme il est facile de se k représenter. L*aie c^, 
quoique sollicité par son contre-poids , se trouYcra donc retenu sans pouvoir tourner. 
Mais si , un moment après, en appuyant sur le levier à manche P, on relève le contre- 
poids et Ton fait tourner Taxe c , dès que Tangle supérieur de s(hi quart de cercle 
aura dépassé Fangle inférieur du quart de cercle de Taxe c* , celui-ci sera entraîné 
par son contre-poids et Taxe c' tournera ; mais on remarquera que , dans ce mou- 
vement, le quart de cercle de Taxe c' se trouvera à son tour engagé sous celui de Taxe c, 
et, par conséquent , il empêchera celui-ci de céder à Faction de son contre-poids. 
Ainsi , on voit qu*au moyen de ces deux quarts de cerele , il suffît de relever 
Fun des contre-poids pour faire tomber l'autre , et réciproquement ; et comme la 
duite de chaque contre-poids ouvre à la fois les deux soupapes correspondantes, on 
voit aussi qu*tl suffit de fermer Fune des deux paires de soupapes pour ouvrir Fautre 
en même temps. Cela posé , il reste seulement & exfdiquer comment la clôture soc- 
oessive de chaque paire de soupapes est exécutée par la machine elle-même. 

Pour cela , la tige de la pompe d*air TT passe entre les deux leviers à manche 
P, P*, en les rasant dans son mouvement, et deux tasseaux t^t\ fixés sur cette tige 
par des vis de pression , appuient successivement sur les leviers et les placent dans 
la position convoiable. Supposons, en effet, que le machiniste fasse tomber le coa» 
Ire-poids de Faxe c , les deux soupapes a et b s'ouvriront aussitôt. La vapeur péné- 
trera donc dans le cylindre par la soupape d'admission d'en haut • , tandis que la 
vapeur qui occupait la portion inférieure du cylindre s'écoulera dans le condensmr 
par la 60upape d'éduction d'en bas 6. Par ccmséquent le piston exécutera sa course 
descendante , et la tige TT descendra en même temps. Quand le piston sera parvena 
près de la fin de sa course , le tasseau t rencontrera le levier à manche P , qui est 
du même côté de la tige TT , et qui avait été relevé par la chute du contre-poids. 
Ce tasseau pressera donc de haut en bas sur le levier P; il fera tourner Faxe c, et, 
dans cette action , il relèvera le contre-poids o , et fermera les deux soupapes a et fr* 
Dès que Taxe aura tourné d'une quantité suffisante, le quart de cercle de Faxe (f 
se trouvera dégagé , son contre-poids tombera , et le quart de cercle de Faxe c se 
trouvera retenu dans sa position , de sorte que les deux soupapes a et 6 continueront 
de rester fermées. Mais, dans le moment où le contre-poids de Faxe c^ est tombé, 
les deux soupapes a* et 6*, c'est-à-dire la soupape d'admission d'en bas et la soupape 
d'éduction d'en haut , se sont ouvertes. Ainsi le piston a commencé aussitôt à remon» 
ter dans le cylindre , et il continue son mouvement. Quand il est parvenu près de la 
fin de sa course, le tasseau V , qui remonte avec la tige TT, rencontre le lei'ier 
P', que la chute du contre-poids a fait baisser; il soulève ce levier, fait tourner Faxe 
<P, rdéve le contre-poids o* et ferme les deux soupapes a*, 6^ Mais puisque le mou* 
vement du quart de cercle supérieur dégage le quart de oerde inférieur, il s'ensuit 
que le contre-poids de Faxe c tombe à son tour, ce qui fait ouvrir les deux autres 
soupapes. Ainsi , le piston fournit une nouvelle course descendante , et ainsi de suite. 
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On voit aussi des machines dans lesquelles les quarts de cercle sont remplacés par 
un cliquet double. C'est une petite pièce de fer portant un arrêt à chaque bout; elle 
est mobile autour de son centre , et pressée par un ressort x , comme on le voit sur 
la /tgf. 52, p/. Fil. Cette pièce est placée vers l'extrémité des deux axes. Quand le 
contre-poids o' est relevé par la révolution de Taxe g* , la dent f , pressant d at>ord 
contre la partie courbe y\ s'engage dans son cliquet et s'y trouve arrêtée; mais dans 
cette action, il est évident qu'elle dégage la dent f de son cliquet : le contre-poids o 
de Taxe c tombe donc à l'instant. 

Pour appliquer aux machines à détente l'encliquetage que nous venons de décrire, 
le tube à vapeur est intercepté par une soupape que l'on nomme soupape à couper. 
Cette soupape, mise en jeu par la machine elle-même au moyen d'un système de 
leviers, s'ouvre au commencement de chaque oscillation , et se referme ensuite,, 
après que le piston a parcouru une portion seulement de sa course. Par ce moyen la* 
vapeur se trouve interceptée au moment voulu, quoique la soupape d'admission con- 
tinue cependant de rester ouverte. On peut aussi faire manœuvrer chacune des quatre 
soupapes par un axe séparé, comme dans les encliquetages que nous allons décrire; 
et alors, pour produire la détente, il n'y a pas besoin de la soupape à couper» 

L'exemple qui précède suffit pour faire comprendre le jeu et la disposition de 
Feneliquelage dans les roadhines rotatives; nous allons maintenant passer & l'expli- 
cation des encliquetages appliqués aux machines à simple action , soit à celles de 
Watt, soit à celles de Cornwall. 

La fig. 68, pL X, représente l'encliquetage d'une machine de Watt à simple action, 
établie , par M. Wicksteed , à la distribution publique des eaux de Old-ford , à Londres. 

C est le cylindre de la machine , d le port supérieur du cylindre et cl' le port inférieur. 
S représente la coupe du tube qui amène la vapeur de la chaudière au cylindre ; a est 
la soupape d'admission , appelée quelquefois aussi soupape de détenie ou d^expansion , 
9 la soupape d'équilibre , et e la soupape d'éduction. Toutes trois s'ouvrent en se le- 
vant, et sont de la forme conique que nous avons décrite plus haut. Les deux sou- 
papes g et 6 sont à tiges enfilées , c'est-à-dire que la tige de la soupape d'équilibre q 
est un cylindre creux formant boite à étoupes , et au travers duquel passe la tige de 
la soupape d'éduction e , ainsi que nous l'avons expliqué , en décrivant cette disposi- 
tion dans le § III de ce chapitre. Chaque soupape est ouverte par la chute d'un contre- 
poids et fermée par le choc d'un tasseau. A cet effet , chacune d'elles est gouvernée 
par un axe horizontal qui est soutenu entre deux montans verticaux , et porte trois 
petits leviers divergens , le premier communiquant & la soupape , le deuxième sup- 
portant un conire-poids , et le troisième susceptible de recevoir , en temps convenable , 
le choc d'un tasseau , comme on va l'expliquer. 

L'axe a^ est celui qui gouverne la soupape d'admission. Il porte , comme on l'a dit, 
trois leviers. Le premier communique , au moyen de la tringle a" , à la soupape a , 
el , selon qu'on tourne l'axe dans un sens ou dans l'autre , la tringle a" se relève 
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OU s*abaisse, de manière à fermer ou ouvrir la soupape au moyen du levier de 
renvoi a^. Le deuxième levier supporte la tringle a , au bas de laquelle est sus- 
pendu le contre-poids 0. Quand ce contre-poids tombe, comme il est représenté sur 
la figure , Taxe tourne de droite à gauche , la tringle a" est tirée vers le bas , et la 
«oupape s'ouvre immédiatement. Le troisième levier est un levier à pattes A. Il est 
placé du côté opposé au contre-poids, de sorte que, lorsqu'on le presse de haut en 
bas , le contre-poids se relève , Taxe tourne de gauche à droite , et la tige a** ferme 
la soupape. Outre ces trois leviers , Taxe a* porte encore , à son extrémité la plus éloi- 
gnée, un quatrième levier, qui sert d'arrêt pour retenir l'axe après que le contre- 
poids a été relevé. Nous en parlerons dans un instant. 

L'axe 9* est celui qui gouverne la soupape d'équilibre. 11 porte de même trois 
leviers , le premier servant à lever ou baisser la soupape au moyen de la tringle q^\ et 
^u levier de renvoi 9"' , le deuxième portant un contre-poids qui n'est pas représenté 
sur la figure , mais qui tend toujours à ouvrir la soupape , et le troisième formant 
te levier à manche Q qui , lorsqu'on le relève , comme il est marqué sur la figure, 
fait monter le contre-poids , ferme la soupape et accroche un cliquet qui sert à retenir 
l'axe dans cette position , ainsi que nous l'expliquerons un peu plus loin. 

Enfin, l'axe e^ sert à ouvrir et fermer la soupape d'éduction e. Il communique à 
cette soupape par une tringle qui se trouve ici cachée , et par le levier de renvoi e^\ 
11 porte un contre-poids , qu'on ne voit pas sur la figure , mais qui tend toujours à 
ouvrir la soupape, et un levier à manche E qui, lorsqu'on le baisse, relève le contre- 
poids , ferme la soupape et accroche le cliquet de l'axe. 

On voit par ce qui précède comment les trois soupapes sont ouvertes par la chute 
-des contre-poids et fermées par le mouvement contraire des pattes ou manches A, Q, E; 
mais il reste à expliquer comment les contre-poids , une fois relevés , sont retenus 
dans cette position malgré leur tendance à retomber. Pour cela , entre les deux 
axes 9* et e* est placé un cliquet double , semblable à celui qui est représenté 
fig, K2, pi. VII j et qui a été expliqué plus haut, mais placé à l'inverse, à cause du 
sens des leviers des contre-poids. En outre, chaque axe porte un arrêt ou dent pa- 
reille à/'et /^ qui , lorsque l'axe est tourné suffisamment, vient accrocher le cliquet 
correspondant. Dès ce moment ddnc, l'axe ne peut plus retourner en arrière , et , 
par conséquent , le contre-poids ne peut plus retomber que le cliquet ne soit d'abord 
décroché. On voit de plus , d'après la nature même du double cliquet et ainsi que 
nous l'avons montré plus haut , que lorsqu'un des deux axes engage son cliquet , 
celui de l'autre axe se trouve par cela même désengagé. Cette disposition est né- 
4sessaire, comme nous le verrons bientôt, pour que, dans l'instant que l'ime des 
deux soupapes se ferme, l'autre soit ouverte aussitôt. 

lie double cliquet dont nous venons de parler sert donc à retenir soit l'axe de 
la soupape d'équilibre, soit celui de la soupape d'éduction. Quant à l'axe de la 
60upape d'admission , conune , d'après le jeu de la machine , cette soupape doit 
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toujours s^quvrir en même temps que la soupape d'éduction , les axes e* et a* sont 
joints Tun à Vautre par une tringle verticale articulée à rextrémité de deux petits 
leviers parallèles fixés à chacun des deux axes. Par ce moyen , quand l'axe e* est 
tourné de gauche à droite , par l'abaissement du levier à manche E , et qu'il se trouve 
arrêté dans cette position , par son cliquet , la tringle de jonction des deux axes , 
tirée vers le bas par le petit levier qui la lie à l'axe e^ se trouve arrêtée de même. 
Donc, Taxe a* l'est également , puisqu'il ne pourrait retourner en arrière sans faire 
remonter la tringle , et que celle-ci est retenue par le petit levier de l'axe e'. L'axe a^ 
ne peut donc être entraîné par son contre-poids , tant que le cliquet de l'axe e^ s'y 
oppose ; mais sitôt que ce cliquet est décroché , l'axe e* tourne , la tringle de jonc- 
lion remonte , et, par conséquent, le contre-poids de l'axe a\ fesant tourner cet axe 
sur lui-même , ouvre la soupape d'admission. 

D'après ce qui précède , les deux soupapes s'ouvrent nécessairement en même 
temps 'y mais , la soupape d'admission peut néanmoins se fermer avant celle d'éduc- 
tion. En effet , la tringle de jonction des deux axes porte à son sommet une rainure 
verticale , dans laquelle le boulon d'assemblage du petit levier de l'axe a* peut des- 
cendre sans faire baisser la tringle elle-même , et , par conséquent , sans agir sur 
l'axe e^ Si donc on suppose pour un instant les deux soupapes ouvertes par leurs 
contre-poids respectifs , et la tringle de jonction relevée , puis ensuite que l'on ferme 
la soupape d'admission a par le moyen de la patte A , on voit que la tringle de 
jonction continuant d'être soulevée et maintenue par l'axe inférieur e* , le boulon d'as- 
semblage du petit levier de l'axe a? descendra le long de la rainure sans agir sur la trin- 
gle , et la soupape a se trouvera fermée sans que la soupape e le soit pour cela. 
Puis plus tard , quand la soupape e viendra à se fermer à son tour , la tringle de jonc- 
tion descendra et le haut de la rainure viendra appuyer sur le boulon d'assemblage du 
petit levier de l'axe a* , de sorte que , dès ce moment , cet axe se trouvera arrêté , de 
même que Taxe c^ 

Ce qui précède étant bien compris , il ne reste que peu de chose à dire pour 
expliquer complètement l'action de Tencliquetage. La tige TT est celle de la pompe 
d'air de la machine. Elle porte trois tasseaux , dont deux, f, I*, sont placés en avant 
de la tige , et le troisième derrière , ce qui le rend invisible sur la figure. Ces tasseaui^ 
servent à fermer successivement chacune des soupapes , et , par la même action , à ou- 
vrir les soupapes opposées. Ils sont fixés & la tige, ou du moins à la poutrelle PP que 
porte cette tige , par des vis qui permettent de les relever ou de les baisser , selon qu'on 
le juge nécessaire. Le tasseau t sert à fermer la soupape d'admission a , pendant la 
descente du piston ; le tasseau caché par la tige sert à fermer la soupape d'éduction e à 
la fin de la même course et, en même temps, à ouvrir la soupape d'équilibre; et enfin^ 
le tasseau V sert à fermer la soupape d'équilibre au bout de la course remontante et , ea 
même temps, à ouvrir les deux autres soupapes. 

Il sera facile de se rendre compte de ces effets. Supposons la machine dans l'étal où 
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elle est représentée sur la figure , c'est-à-dire le piston au sommet du cylindre , et que 
le machiniste , en décrochant à la main le cliquet de l'axe ^ , fasse tomber les contre* 
poids de la soupape d'admission a et de la soupape d'éduction e , et , par conséquent , 
ouvre ces deux soupapes , tandis que la soupape d'équilibre q continue de rester fer- 
mée. La Tapeur arrivera de la chaudière par le tuyau & vapeur S, traversera la sou- 
pape a et pénétrera par le port supérieur d dans le cylindre, au-dessus du piston. Dans 
le même instant , la vapeur qui se trouvait au-dessous du piston sortira du cylindre 
par le port inférieur d* , traversera la soupape e , et s'écoulera dans le condenseur 
par le tuyau d'éduction E% qu'on ne voit ici qu'en coupe transversale. Le piston 
commencera donc sa course descendante , en fesant descendre en même temps 
la tige TT , qui est suspendue au grand balancier de la machine. Quand le pis- 
ton aura parcouru une certaine portion de sa course , le tasseau t rencontrera h 
patte A ; en continuant de descendre , il appuira sur cette patte , relèvera le contre- 
poids et fermera la soupape d'admission. Dés ce moment , il n'arrivera plus de 
Tapeur dans le cylindre , mais celle qui y est déjà commencera à se dilater et conti- 
nuera de pousser le piston , quoique avec une force décroissante. La tige TT con- 
tinuera donc toujours de descendre , et l'on remarquera que la patte A ne mettra 
point d'obstacle à ce mouvement , parce que Textrémité de cette patte est coudée, 
de telle sorte qu'en baissant elle devient verticale , et ainsi laisse glisser le tasseau sans 
ae déranger. On remarquera encore que , pendant toute la descente du tasseau , 
la patte A ne pourra se relever , et, par conséquent , la soupape d'admission con- 
tinuera d'être fermée , quoiqu'il n'y ait pas encore de cliquet accroché. Lorsque le 
piston sera arrivé près de la fin de sa course , le tasseau caché par la tige TT ren- 
contrera le levier à manche E , qu'il baissera. L'axe e* tournera , le contre-poids 
sera relevé , la soupape d'éduction e fermée , et la dent de l'axe e^ , dépassant le cliquet 
correspondant , s'y engagera. Ainsi Taxe e* se trouvera arrêté , et, par conséquent» 
aussi l'axe a* , à cause de la tringle de jonction qui les unit. Les deux soupapes d'ad- 
mission et d'éduction seront donc dès lors maintenues fermées jusqu'au décrochement 
de leur cliquet. 

Mais nous avons vu que , d'après la disposition du cliquet double , quand le cliquet 
de l'axe é s'engage, celui de l'axe (( se trouve nécessairement désengagé. Au moment 
où l'axe 6* est arrêté par son cliquet, l'axe t( s'échappe donc du sien. Ainsi , le contre- 
poids de Taxe ç* , tombant aussitôt , ouvre la soupape d'équilibre , et la vapeur qui 
remplissait le haut du cylindre se répand dans les deux parties du cylindre ; mais elle 
ne peut s'écouler par le tube d'éduction , parce que la soupape d'éduction e est fermée. 
La vapeur s'étant donc répandue des deux côtés du piston , celui-ci se trouve pressé 
également sur les deux faces, ou en équilibre dans la vapeur. D'autre part, à l'extrémité 
opposée du grand balancier de la machine , il y a un contre-poids considérable qui tend 
toujours à faire remonter le piston, mais qui a été relevé, pendant la course descendante, 
par Faction de la vapeur au-dessus du piston. Maintenant que cette action n'existe 
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plus y le contre-poids retombe par son poids , et le piston remonte dans le cylindre , 
entraînant avec lui la tige TT, qui remonte en même temps. Quand le piston est par- 
venu près de la fin de sa course , le tasseau V , en remontant , vient heurter le levier 
è manche Q , le relève , fait tourner l'axe (f , et, par conséquent , ferme la soupape 
d'équilibre, relève son contre-poids et accroche son cliquet. Dès ce moment donc, 
la soupape d'équilibre reste fermée. Mais la disposition du cliquet double fait que , 
dans le même instant, le cliquet de l'axe e^ se trouve décroché. Cet axe, ainsi que l'axe a\ 
sont donc entraînés par leurs contre-poids, et les deux soupapes d'éduction et d'admis- 
sion se trouvent ouvertes aussitôt. Ainsi, la machine se trouve remise dans l'état où 
nous l'avons considérée au premier instant , et , par conséquent , son mouvement se 
continue par l'action successive des tasseaux et des contre-poids , jusqu'à ce que le 
machiniste suspende définitivement son action en fermant à la fois toutes les soupapes 
et accrochant tous les cliquets. 

L'encliquetage que nous venons de décrire est celui qu'on emploie dans les machines 
de Watt & simple action. Pour compléter l'explication générale de cette espèce d'ap- 
pareil , nous donnerons encore la figure d'un encliquetage adapté aux machines de 
Comwall à simple action. 

Le cylindre à vapeur de la machine est représenté en C {fig. 70 , 7! et 72 , pi. XI). 
n est entouré d'une chemise de métal ce , qui se remplit de vapeur au moyen du 
petit tube f , et le tout est placé dans une seconde enveloppe de bois c^c^ , remplie 
de cendres tamisées , pour empêcher le refroidissement du cylindre par l'air extérieur. 
La vapeur arrive de la chaudière par le tube à vapeur S , et elle pénètre d'abord 
jusqu'à la soupape régulatrice x. Cette soupape , ainsi que nous le dirons plus loin, 
est de forme conique , et ouvre à la vapeur un passage d'autant plus considérable 
quelle est soulevée davantage. Elle est gouvernée par la tige x' et par un système de 
leviers et de tringles x", x"' , x, , Xa , qui aboutissent en avant de la machine et 
se terminent par un écrou , au moyen duquel le machiniste peut relever la tringle 
verticale Xu, et, par conséquent, ouvrir la soupape, au degré précis qu'il juge 
convenable. Une fois cette soupape fixée , on n'y touche plus pendant tout le 
travail , à moins qu'on ne veuille augmenter ou diminuer la vitesse du mouvement. 

La vapeur, ayant traversé la soupape régulatrice x, se répand dans la boîte à 
vapeur V et se trouve prêle à pénétrer dans le cylindre aussitôt que la soupape d'ad- 
mission est ouverte. Celle-ci est représentée en a. Elle est gouvernée par l'axe horizon- 
tal a', qui porte trois petits leviers divergens. Le premier communique à la soupape 
par la tringle horizontale a" et le levier de renvoi a"' a'»' , qui lève ou baisse la sou- 
pape au moyen de sa tige. Le deuxième a^ supporte un contre-poids o qui, en tombant, 
ouvre immédiatement la soupape , comme on le reconnaît en examinant la figure» 
Le troisième est le levier à double patte A , qui agit en sens contraire du contre- 
poids , de sorte qu'en appuyant sur la patte A , on ferme la soupape. Enfin , à Tune 
de SCS extrémités , l'axe a* porte un petit secteur , comme ceux que nous avons déjà 
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décrits, et qu*on voit représenté sur la fg. 71. Lorsque la patte A est baissée, Taie 
tourne et le secteur tourne en même temps ; mais , dès que son angle supérieur a 
dépassé Tarrèt du cliquet «, celui-ci tombe derrière le secteur, et\ dés ce moment » 
Taxe ne peut plus reculer , jusqu'à ce qu'en levant le cliquet , on dégage l'arrêt qui 
retient le secteur. Cette disposition est analogue à celle que nous avons décrite, en 
expliquant l'action des encliquetages à double effet. 

La soupape d'éduction est représentée en e. Elle est de même gouvernée par l'axe 
horizontal e* , qui est muni de trois leviers , l'un communiquant à la soupape par la 
tringle c" et le levier de renvoi c'"; l'autre e^ supportant un contre-poids N {fig. 70), 
qui tend toujours à ouvrir la soupape ; et enfin , le troisième formant le levier à man-» 
che £ , au moyen duquel on peut relever le contre-poids et fermer la soupape. En 
outre, quand le contre-poids est relevé, l'axe é est arrêté par un secteur et un cli« 
quet c (/fjgr. 71), dont l'action est en tout semblable à celle du précédent. 

Enfin, la soupape d'équilibre est représentée en q. Elle est gouvernée par l'axe 9' , 
auquel sont encore fixés trois leviers comme pour les autres soupapes. L'un comma* 
nique à la soupape par la tringle 9* et le levier de renvoi q^ ; le deuxième Çi porte 
un contre-poids M {fig. 70), qui tend toujours & ouvrir la soupape, et enfin, le troi* 
sième est le levier à manche Q qui , lorsqu'on le relève , remonte le contre-poids et 
ferme la soupape. 

Outre les dispositions précédentes, les soupapes sont fermées par des tasseaux 
fixés à la tige TT de la pompe d'air et agissant sur les leviers à manches , comme 
dans les encliquetages déjà décrits; mais l'ouverture des soupapes ne s'y opère pas 
de la même manière. On emploie pour cet objet un appareil particulier nommé 
cataracte , qui permet de régler la vitesse de la machine en fixant l'intervalle de temps 
qu'on veut laisser écouler entre les courses successives du piston. Cet appareil, sur 
lequel nous reviendrons avec plus de détails dans le S VIII de ce chapitre , consiste 
en un petit réservoir rempli d'eau (pg. 63 , pL JX), qui contient un corps de pompe 
vertical p, dont le plongeur est relevé chaque fois par la machine, au moyen d'un 
taquet qui appuie sur le long levier /, et rabaissé ensuite par un contre-poids î. Ce 
corps de pompe contient deux soupapes : l'une , au fond , qui s'ouvre du dehors ao 
dedans , et laisse, par conséquent, pénétrer Teau du réservoir dans le corps de pompe , 
pendant la levée du plongeur ; Tautre sur le côté , qui s'ouvre du dedans au dehors 
et laisse au contraire ressortir l'eau du corps de pompe dans le réservoir pendant la 
descente du plongeur. En outre , le tuyau par lequel l'eau ressort du corps de pompe 
porte un robinet qui permet de faire varier à son gré le temps nécessaire à la sortie 
de Teau. 

D'après cette disposition , si l'on se rapporte à la fig. 70 ^ pi. XT , et qu'on y con- 
«dère d*abord la cataracte de droite , qui est destinée à ouvrir les soupapes d'admis- 
sion et d'éduction , on verra qu'à chaque course descendante du piston à vapeur , le 
taquet ^ appuie sur le long levier / , relève le contre*poids de la cataracte , fait monter 
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le (doDgeur et aspire Teau du réservoir dans le corps de pompe. Puis , dés que k 
laquel remonte , e'est-à-dire pendant la course montante du piston i vapeur , le con- 
tre-poids i commence à redescendre par son poids , mais, à mesure seulement que 
Teau admise dans le corps de pompe peut en ressortir par le robinet latéral. En 
même temps que le contre-poids redescend, la tringle m se relève, et, quand elle est 
remontée sufGsomment, elle finit par soulever les cliquets et ouvrir les deux sou- 
papes. Ainsi , Ton voit qu'en diminuant de plus en plus Touverture du robinet de 
sortie de l'eau, ee qui se fait au moyen de la tringle de renvoi y, on peut laire 
durer la montée de la tringle m aussi longtemps qu'on veut, et, par conséquent, lais- 
ser écouler l'intervcdle de temps que l'on juge convenable avant de rouvrir ks sou- 
papes, c'est4-dire avant de faire recommencer à la machine une nouvelle course 
desoendante* 

Cette exfdication se rapporte à h cataracte de droite ; mais actuellement si l'on 
considère la cataracte de gauche^ qui est destinée à ouvrir la soupape d'équilibre, 
on verra que ses mouvemens sont inverses. En observant le sens dans lequel la 
chaîne s'enroule sur la poulie x^ , et en faisant attention que le taquet t^^ de la tige TT 
est en dessous du levier /^ , on reconnaîtra que le plongeur de cette cataracte se re- 
lève en même temps que le piston à vapeur remonte dans le eylindre , et redescend 
par la chute du contre-poids f pendant le mouvement contraire de la machine. La 
tringle m' remonte donc pendant b course descendante du piston à vapeur , et c'est 
i la fin de cette course qu'elle finit par ouvrir la soupape d'équilibre. Ainsi, en 
définitive , la cataracte d'admission se charge pendant la course descendante du pis* 
ton à vapeur et se vide pendant la course montante , après quoi elle ouvre la sou- 
pape d'admission, pour laisser entrer une nouvelle masse de vapeur dans le cylindre; 
et la cataracte d'équilibre se charge pendant la course montante et se vide pendant 
la course descendante , à la fin de laquelle elle ouvre la soupape d'équilibre , pour 
laisser passer au-dessous du piston la vapeur qui a terminé son action au-dessus. 

Ces dispositions étant bien comprises , le jeu de l'encliquetage le sera également. 
En effet , supposons d'abord toutes les soupapes fermées , et le piston en haut du 
cylindre , dans la position où il se trouve toujours a la fin du travail , parce que le 
contre-poids suspendu à l'extrémité opposée du grand balancier l'y ramène naturelle- 
ment y dés que la vapeur a cessé son action. Le machiniste , en soulevant le cliquet 
de la soupape d'éduction e, fait tomber son contrepoids, qui ouvre à l'instant la 
soupape , et, en même temps, le robinet d'injection dans le condenseur s'ouvre au 
moyen de la tringle rr, qui est articulée sur l'axe e\ Le vide commence donc à s'établir 
sous le piston. Aussitôt après ^ en soulevant la tringle de la cataracte, il décroche de 
même le cliquet de la soupape d'admission a , qui est immédiatement ouverte par 
son contre-poids. La vapeur pénètre donc dans le cylindre au-dessus du piston , dans 
le même instant que le vide est opéré en dessous. Ainsi , comme la soupape d'équi- 
libre reste toujours fermée , ce qui empêche la vapeur de passer d une face à l'autre 
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da piston, il s'ensuit que celui-ei, pressé en dessus par Taetion de la vapeur , com- 
mence sa course descendante dans le cylindre , en entraînant dans ce mouvemeni 
la tige TT de la pompe d*air. Quand il en a parcouru une certaine partie, le tasseau t 
rencontre la patte A , qui a été relevée par la révolution de Taie a' , pendant la chute 
du contre-poids correspondant. Ce tasseau appuie sur la patte , la baisse , fait tour- 
ner Taxe a* , relève son contre-poids , ferme la soupape d*admission , et enfin accro- 
che son cliquet. A partir de ce moment il ne pénètre donc plus de nouvelle vapeur 
dans le cylindre, mais celle qui y est déjà parvenue continue, par sa détente, à pousser 
le piston. Ainsi, la tige TT continue son mouvement. Quand le piston approche de 
la fin de sa course, le second tasseau (' vient presser sur le levier à manche E , le 
baisse , comme il est représenté sur la figure , relève son contre-poids , ferme la sou- 
pape d'éduction e et accroche son cliquet. Dés ce moment toute communication du 
cylindre au condenseur se trouve interrompue. Dans le même instant la tringle m* de 
la cataracte d'équilibre qui , pendant toute la descente du piston , a continué de 
remonter lentement par la chute de son contre-poids , atteint le cliquet de la sou« 
pape d'équilibre et le décroche. Le contre-poids de celle-ci tombe donc à l'instant et 
ouvre la soupape. Ainsi, la vapeur se répand dans toutes les parties du cylindre, 
et le piston cesse d'être pressé , soit sur une face , soit sur l'autre. Il continue cepen- 
dant encore un instant son mouvement et termine sa course par l'effet de sa vitesse 
acquise; mais, comme le contre-poids suspendu à l'extrémité opposée du grand balan- 
cier est d'un poids considérable , il arrête promptement le piston et finit par Fen- 
trainer en sens contraire, ou vers le sommet du cylindre. 

Alors commence la course remontante , et la tige TT remonte en même temps* 
Quand le piston est près d'atteindre le sommet du cylindre , le tasseau t^ qui pré- 
sente sa saillie sur la face opposée de la tige TT, rencontre le levier à manche Q, qui 
a été abaissé par la chute du contre-poids , au moment de l'ouverture de la soupape 
d'équilibre. Il relève donc ce levier , remonte le contre-poids , ferme la soupape d'équi- 
libre et accroche son cliquet. Alors le piston remonte encore un peu par l'action du 
contre-poids suspendu à l'extrémité du grand balancier; mais la vapeur se comprime 
entre le piston et le haut du cylindre , et le mouvement se ralentit graduellemenC 
jusqu'à l'arrêt complet du piston. 

La machine reste alors en repos , parce qu'elle ne peut reconunencer une nouvelle 
course descendante que par l'ouverture des soupapes d'admission et d'éduction , et que 
celles-ci restent toujours fermées. Mais bientôt la tringle de la cataracte d'admission , 
qui s'est relevée graduellement, par l'action de son contre-poids , pendant la course 
montante du piston à vapeur, finit par rencontrer le cliquet de la soupape d'éduction 
qu'elle soulève. A cet effet , ce cliquet passe au travers d'une boucle ou coulisse lon- 
gitudinale pratiquée dans la tringle , de sorte que celle-ci remonte d'abord quelque 
temps sans agir sur le cliquet ; mais, lorsque le bas de la coulisse rencontre le dessous 
du cliquet , elle le relève , décroche le contre-poids , et la soupape d'éduction s'ouvre 
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aussitôt. Ensuite, la tringle de la cataracte continue à remonter encore un peu. Puis , 
la tète de la tringle vient à son tour hieurter le cliquet de la soupape d'admission , le 
soulève, décroche son contre-poids , et ouvre la soupape. Tout se trouve donc dès lors 
replacé comme à Tinstant où nous avons pris la machine : ainsi, le piston recommence 
une nouvelle course descendante, suivie immédiatement d'une autre course mon- 
tante ; puis, il attend que la cataracte d'admission ouvre les soupapes convenables , 
pour repartir , et ainsi de suite. 

L'encliquetage que nous venons de décrire est celui de la machine de Comwall à 
simple action , installée à Londres , à la distribution publique des eaux de Old-ford , 
par les soins de M. T. Vicksteed, à qui la science doit d'avoir le premier proclamé hors 
du comté de Gornwall , et fait reconnaître , par une série de belles expériences , les 
avantages de ce système de machines , qui avaient été niés jusque là. L'encli- 
quetage de la pi. XI , ainsi que celui de la pi. X , sont tirés des dessins publiés 
par M. Vicksteed, dans la description détaillée des deux machines de Old-ford, 
Tune de Watt à simple action , l'autre de CornwalK 

S y. Du piston et des appareils destinés à maintenir sa tige dans la direction 
de Taxe du cylindre y ou du parallélogramme et des guides parallèles. 

La vapeur, une fois entrée dans le cylindre , commence son action contre le piston. 
Celui-ci est formé de deux pièces circulaires de métal réunies par des écrous et com- 
prenant entre elles , soit une garniture de chanvre qui presse de toutes parts contre le 
cylindre, soit un assemblage de plusieurs anneaux métalliques qui remplissent le 
même but. 

La fig. 66 , pi. X , représente un piston à garniture de chanvre, a est le corps^ 
du piston , dont le diamètre est un peu moindre que celui du cylindre dans lequel il 
doit être placé, b est le couvercle ou disque supérieur du piston, d'un diamètre 
égal au précédent. Il se réunit au corps du piston par des écrous qui , en se serrant, 
enfoncent le couvercle de plus en plus , et, par conséquent , font ressortir davantage la 
garniture de chanvre comprise entre les deux pièces. Cette garniture doit déborder les 
parties métalliques , et serrer contre le cylindre assez fortement pour arrêter toute fuite 
de vapeur. Cette condition est assez difficile à remplir avec une garniture de chanvre ; 
die exige que celle-ci soit serrée avec force et qu'on ait soin de l'examiner fré- 
quemment, ce qui donne l'avantage aux pistons entièrement métalliques. Sur la 
figure , d est le pied de la tige du piston : sa forme est conique , ce*qui fait qu'en 
donnant quelques coups sur la clef /, on peut toujours le maintenir parfaitement serré. 

La tige du piston traverse le couvercle du cylindre dans une boite à étoupes. 
Ccst un conduit cylindrique ajouté au couvercle du cylindre , coulé d'une même 
pièce avec lui , et dans lequel est placée une garniture de chanvre assez for- 
tement serrée contre la tige du piston, pour s'opposer à toute fuite de vapeur. 
A cet effet , le conduit ne présente , à sa partie inférieure , qu'une ouverture juste 
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assez large pour laisser passer la tige ; puis, au-dessus de ce point il s*élargit sufiisanH 
ment à Tîntérieur pour recevoir une garniture de chanvre serrée entre les parois el 
h tige du piston. Enfin, à son sommet, il porte un couvercle annulaire qui pénè- 
tre en partie dans rintérieur et serre, par eonséquent , la garniture d*étoupes qui 
y est contenue. Des vis , qui traversent le couvercle et s'engagent dans un rebord 
laissé autour du conduit , permettent de serrer lëtoupage à mesure qu'il s'use par le 
passage continuel de la tige , On reconnaît cette disposition dans les diverses figures 
des pi. VI et VII. Le fond et le couvercle de la boite à étoupes sont garnis intérieure- 
ment d'un anneau en cuivre , pour diminuer autant que possible le frotteaient de la 
tige en ces points. 

La f^f. 67, pL X, représente un piston métallique, a est le corps du piston, et 
k soD couvercle , tous deux d'un diamètre un peu moindre que celui du cylindre. Le 
corps du piston a présente , en relief sur le fond et coulé avec lui , un anneau een* 
tral c, c , et trois eontre-forts d, d, d. L'anneau sert & recevoir et à fixer la tige do 
piston, qui y est maintenue par une ekf ^, comme dans le piston décrit précédem- 
ment , et les contre-forts servent à recevoir les écrous qui réunissent le couvercle au 
tOTfs du piston. Entre ces deux dernières pièces sont placées trois bagues métalli- 
ques qui forment la garniture du piston, et, par conséquent, doivent un peu en 
déborder le corps et le couvercle , de manière à presser contre la face intérieure du 
cylindre. De ces trois bagues, celle qui est à l'intérieur, e, e, a la même hauteur que 
Tintervalle des deux disques ; les deux autres , jr, A , n'ont au contraire de hauteur 
que la moitié de l'épaisseur du piston , et elles sont jointes ensemble par une feuil- 
lure circulaire. Quand on tourne ces bagues, on leur donne exactement le diamètre 
du cylindre, puis , en les battant légèrement sur leurs bords intérieurs , on leur donne 
une tendance à s'ouvrir , de sorte qu'en les coupant ensuite chacune en trois portions, 
les trob pièces font ressort et tendent à se développer , ce qui les fait presser contre 
le cylindre. Alors elles sont reformées en anneau par le rapprochement des trois 
pièces , et placées ainsi entre le corps et le couvercle du piston , en ayant soin de 
les mettre plein sur joint , afin que la vapeur ne puisse se frayer un passage d'un 
joint à l'autre. Le ressort formé par la tendance des segmcns à s'ouvrir suffit au com- 
mencement pour tenir le piston parfaitement serré contre le cylindre; mais, pour que 
cet état continue malgré l'usure des bagues , on place , dans l'intervalle des contre- 
forts , trois ressorts k , d'une hauteur égale à Fépaisseur du piston et que Ton peut 
serrer plus ou moins contre les anneaux en détournant les vis de pression /, /. GJ- 
les-ci sont engagées dans un pas de vis pratiqué dans l'anneau central et reposent 
sur les ressorts par un arrêt. On dispose quelquefois les ressorts d'une autre ma- 
nière, et l'on fait les pistons d'une forme quelque peu différente de celle qui pré- 
cède ; mais c'est toujours d'après le même principe de construction , ce qui nous 
dispense de nous y arrêter. Nous allons donc passer aux moyens destinés à main- 
tenir la tige du piston dans la direction précise de l'axe du cylindre. 
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Ou sailque, dans la plupart des machines à vapeur, le piston est employée faire 
alternativement monter et descendre un balancier qui , à son autre extrémité, transmet 
lui-même le mouvement au mécanisme que Ton se propose de faire agir. Mais, 
en oscillant ainsi au tour d'un centre, chacune des extrémités du balancier décrit 
nécessairement un arc de cercle. Si donc le piston était simplement attaché au balan- 
cier par un joint mobile, il est clair que la tige de ce piston ^ même en la suppo- 
sant articulée en un autre point de sa longueur , serait alternativement tirée à droite 
et i gauche , et que , par conséquent , elle ne pourrait glisser dans la boite à étou- 
pes sans y produire un frottement considérable et un élargissement qui entraînerait 
une fuite de vapeur. Il est donc nécessaire d'introduire dans la machine un méca- 
nisme propre à guider cette tige exactement dans la direction verticale qu'elle doit 
sui^Te. Ce but peut être atteint de deux manières , soit au moyen du parallélo- 
gramme de Watt, soit au moyen de guides parallèles. 

Le parallélogramme est une combinaison de plusieurs tiges de fer liées à la tige 
du piston, et qui, en s'appuyant sur un pivot fixe pris hors de la machine et placé 
à Topposé du balancier , tendent à donner à la tige du piston un mouvement oscil- 
latoire contraire à celui que produirait seul le balancier de la machine; de sorte 
que de la combinaison des deux effets résulte le mouvement vertical cherché. 

La fig. 58 , pi. YIII , est destinée à faire comprendre l'application la plus simple 
du parallélogramme. Si l'on suppose une tige ou barre GB , mobile autour du point 
G , et une autre tige égale OD , mobile autour du point O , chacune de ces deux 
tiges, en oscillant autour de son point d'attache, fera décrire à son extrémité mobile 
B ou D un arc de cercle; et, par conséquent, si la bielle d'un piston vertical était 
attachée , soit en B , soit en D , cette bielle serait alternativement tirée à droite et i 
gauche pendant les oscillations des barres. Mais , si l'on réunit les deux points B et D 
par une troisième tige liée aux premières par des joints mobiles, et que l'on mette 
le système en oscillation, chacune des deux extrémités de la tige de jonction sera 
bien entraînée hors de la verticale par la barre aboutissante; mais, comme ces deux 
extrémités seront déplacées en sens contraire et de quantités qui doivent naturelle- 
ment être sensiblement égales entre elles, le milieu M de la tige se trouvera main* 
tenu, à très-peu près, dans la direction verticale. Par conséquent^ en choisissant ce 
point pour y suspendre la tige du piston , celle-ci cessera d'éprouver les déviations 
auxquelles on veut remédier. 

On conçoit donc comment la disposition qu'on vient de décrire peut maintenir la 
tige du piston, à très-peu près, dans la direction verticale voulue. Gette disposition, 
représentée sur la fig. 58 , suppose l'emploi de deux barres GB et OD égales entre- 
dles; mais on peut encore parvenir au résultat cherché en employant deux barres 
inégales , pourvu que le point de suspension M soit alors placé , sur la ligne BD , au 
point qui divise cette ligne eu deux parties proportionnelles aux barres GB et OD , 
€t que la plus petite des deux divisions soit placée du côté de la plus grande barre. 
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En effet, la courbure d*un cercle étant d'autant moindre que son rayon est plus 
grand , rextrémiié de la tige de jonction qui touche à la plus grande des deux barres 
est , pendant les oscillations , moins écartée de la position verticale que celle qui tou- 
che à la plus petite barre. Donc , pour conserver le point de suspension dans la ver- 
ticale , il faut appliquer une correction d'autant plus petite que le rayon du cercle qut 
produit la déviation est plus considérable; et, par conséquent, le partage de la tige 
de jonction, dans le rapport qu'on vient d'indiquer, doit conduire à peu près au 
même résultat que la suspension au milieu de la tige, quand les deux barres sont 
égales entre elles. 

Enfin une disposition qui tend à diminuer , dans tous les cas , les inexactitudes de 
l'appareil , consiste à placer les barres de telle sorte que la ligne verticale décrite par 
le point de suspension M , soit à égale distance des verticales extrêmes , entre lesquelles 
sont comprises les oscillations du système. C'est ce qu'on peut observer sur la fig. S8« 
B' et B*^ représentent les points extrêmes des oscillations , et la verticale M' MM'' est 
placée à égale distance des verticales qui correspondent à ces deux points et au point 
B. Cette ligne doit naturellement être la plus favorable pour le point de suspension, 
puisqu'elle occupe déjà une position moyenne entre les verticales passant en B et 
en B* , qui sont les points où l'écartement arriverait à son maximum , s'il n'y avait 
pas de tige de jonction. 

On peut , d'après ce que nous venons de dire , s'expliquer comment les trois dis- 
positions énoncées^ savoir, l'emploi d'une tige de jonction entre deux barres égales, 
avec suspension au milieu , ou entre deux barres inégales avec partage dans le rap- 
port inverse des barres employées , et le soin de placer la verticale de suspension 
k égale distance des verticales extrêmes de l'oscillation , doivent avoir pour effet de 
maintenir la tige du piston, à très-peu prés, dans la direction verticale. Pour en 
avoir une explication ou des preuves plus positives , il faudrait soumettre le problème 
à un calcul analytique; mais, comme cette recherche exigerait des développemens 
trop étendus pour trouver place dans la description pratique que nous nous propo- 
sons en ce moment, nous nous contenterons de faire observer qu'on peut bien 
facilement vérifier ces résultats par une construction graphique très-simple. 

Cette construction , représentée sur la /Sgr. 58 pour le cas de deux barres égales , 
consistée chercher quek sont les points occupés successivement par le point M, 
à mesure que le point B se trouve élevé ou abaissé par les oscillations du système. 
Pour cela , on tracera autour des points C et deux cercles , des rayons CB et OD ; 
puis supposant , par exemple , le point B parvenu en B' , on décrira de ce dernier 
point un arc de cercle avec le rayon BD , et le point D' , où cet arc coupera le 
cercle décrit du centre 0, sera la position correspondante du point D. Le milieu M' de 
la ligne B*D* donnera la position analogue de M. On trouvera de même que M est 
la position du point M quand le point B parvient en B<* ; et, enïesant la même construc- 
tion pour un nombre suffisant de points intermédiaires , on reconnaîtra que la ligne 
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suivie par le point M n'est pas mathématiquement une ligne droite verticale , mais 
qu'elle ne s'en écarte que d'une quantité tout-à-fait négligeable. Dans le cas de deux 
barres inégales , la solution du problème est , il est vrai , moins exacte ; mais, avec 
l'amplitude ordinaire des oscillations du balancier d'une machine à vapeur , on la 
trouve encore tout-à-fait suf6sante pour la pratique. La même construction graphique 
servira naturellement à reconnaître l'exactitude de tout autre disposition qu'on se 
proposerait d'essayer. 

Le cas de trois barres seulement , que nous venons d'expliquer , est le plus simple 
qui se présente dans l'application ; la fig. 59 , p/. YIII , montre la disposition le 
plus ordinairement employée. GBA représente le grand balancier de la machine, qui 
doit porter en A et B deux tiges PQ et MN, qu'on veut maintenir dans la direction ver- 
ticale. Pour cela, on applique d'abord au point B la disposition expliquée sur la fig. 58, 
cfest-à-dire que l'on établit au point , situé hors de la machine , un pivot fixe sur 
kquel on monte une barre mobile ou bride OD , que nous supposerons égale à GB ; 
puis, on joint les points B et D par une tige BD, sur laquelle on établit en M la suspen- 
sion de la première tige MN. Celle-ci est donc exactement dans le cas de la fig. 58, 
et, par conséquent, elle se trouve maintenue dans la direction verticale prescrite. Ce 
premier point établi, on suspend en A une barre AP égale à BD, on joint les deux points 
P et D par une tige mobile égale à AB ; et enfin, en suspendant au point P la seconde 
t^e PQ 9 celle-ci se trouvera maintenue dans la verticale de la même manière que 
la première tige MIV. En effet, les deux lignes AB et PD étant égales, ainsi que les deux 
lignes AP et BD , il est clair que la figure APBD sera toujours un parallélogramme, 
ou que les deux lignes AP et BD resteront constamment parallèles entre elles , 
quelle que soit la position du balancier. Cela posé , si l'on tire la ligne CD et qu'on 
la prolonge jusqu'à ce qu'elle coupe en E la direction de AP , il est évident que , 
puisque les lignes AE et BD sont toujours parallèles , les deux triangles BCD et 
ACE seront toujours semblables. Donc , dans toutes les situations successives du 
système , tous les points analogues de ces deux triangles occuperont des positions 
semblables. Ainsi , les milieux respectifs des deux lignes BD et AE , c'est-à-dire les 
points M et P, parcourront des lignes semblables et semblablement situées ; et , par 
conséquent , enfin , puisque le point M parcourt , comme nous l'avons vu , une ligne 
droite verticale , le point P doit en parcourir une également. Toutes les disposi- 
tions employées pour les machines à vapeur peuvent d'ailleurs se rapporter à celle de la 
fg. 59 , en renversant celle-ci , pour le cas des machines de bateaux à vapeur , où 
le balancier se trouve placé au-dessous de la tige à diriger. C'est pourquoi nous ne 
donnerons pas d'autres figures de ces appareils , dont on trouvera naturellement assez 
d'exemples dans les figures de machines que nous présenterons plus loin. 

Les guides parallèles consistent simplement en deux tiges parallèles , entre lesquelles 
glisse la tète du piston. Pour cela , une traverse d {fig. 73 et 74 , pL XII) est 
fixée solidement au sommet de la tige D du piston. Cette traverse est terminée 

17 
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è chaque bout par une douille cT * , d* ' , garnie d*un étoupage qui embrasse la lige 
ou guide cT , d* ; et, à mesure que le piston monte et descend dans le cylindre , ces 
douilles^ en glissant le long des guides, maintiennent la tète de k tige dans la directioa 
précise qu'elle doit occuper. Ce moyen n*est guère en usage que dans les machinet 
de petites dimensions ou dans les machines locomotives. 

S VI. Du condenseur et de ses accessoires ^ ou de la pompe d*eau froide , de la 

pompe d'air et de la pompe d'eau chaude. 

Nous avons dit que dans les machines où l'on veut utiliser en totalité la Ibrce 
élastique de la vapeur , on produit , par la condensation , le vide d'un côté du fis* 
ton , dans l'instant que la vapeur de la chaudière exerce son action utile sur la face 
opposée. Le vase où s'exécute cette opération se nomme le condenseur , et il doit 
nécessairement être muni de divers appareils , sans lesquels il ne pourrait fonctionaer, 
savoir : h pompe d'eau froide , qui apporte l'eau eoiployée à la condensation de ta 
vapeur ; la pompe d'air , qui sert à retirer ensuite du condenseur l'eau qui s'y est pro- 
duite , l'air dégagé de Teau et la vapeur qui a échappé i la condensation ; et» enfin» 
nous y ajoutons aussi la pompe d'eau chaude , qui sert à enlever l'eau sortant im 
la pompe d'air , pour la faire passer , avant son refroidissement , dans la chaudière 
en dans les réservoirs d'où eeUe*ei tire son alimentation. 

Le condenseur (fy. 60 , pi. IX ) est un cylindre de métal A plongé en tntkr 
dans un bassin rempli d*eau froide , et au sommet duquel est adapté le tube d'édité- 
tion E , par lequel arrive la vapeur après qu'elle a terminé son action dans la nuH 
chine. Vers le milieu de sa hauteur , la paroi de ce cylindre est traversée par un petil 
tuyau qui est terminé en d , par une plaque trouée comme une pomme d'arrosoir. Ce 
tuyau , qui plonge dans le bassin , est ouvert à sa partie inférieure o , de sorte qu9 
l'eau du bassin y entre librement et se trouve lancée en gerbe dans le condenseur , par 
l'excès de la pression atmosphérique sur la pression du condenseur ; mais un robinet 
qui intercepte le passage , et qu'on peut ouvrir plus ou moins au moyen de la poignée r, 
permet de régler la quantité d'eau ainsi injectée par l'orifice du tuyau. Au moyen d« 
cette disposition , on conçoit qu'un vide presque complet existe toujours dans le eoiw 
denseur , puisqu'il n'y peut pénétrer aucune vapeur qu'elle ne soit à l'instant eon^ 
densée par le contact , avec la surface du métal et avec le jet d'eau froide qui s'échappe 
du tuyau d. Ainsi , chaque fois que , par l'ouverture des soupapes , un côté du cy^ 
lindre à vapeur de la machine est mis en communication avec le tube d'éduction et le 
condenseur , la vapeur qui remplissait cette portion du cylindre se précipite aussilùl 
dans le condenseur , y est réduite à l'état liquide , et , par conséquent , un vide pre»: 
que aussi parfait que celui du condenseur se produit immédiatement dans le cylindre^ 
de la machine. On remarque au bas du condenseur un petit tuyau c qui conduit au- 
dehors. Ce tuyau sert h souffler Ib machine , opération qui consiste à chasser l'air 
qui 9 pendant la suspension du travail , pénètre dans le condenseur et ailleurs. A cet 
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nous aucune explication spéciale. Elle est d'ailleurs mise en jeu par une tige attâ» 
chéc au grand balancier de la machine , et doit fournir au réservoir plus d*eatt 
qu'il n'en requiert , de sorte que l'excès s'écoule continudlement par un tuyau de 
trop-plein. 

La pompe d'eau chaude sert & enlever , du réservoir M(fig. 60), l'eau chaude 
qui s'y amasse et qui doit fournir l'alimentation de la chaudière. Ce réservoir, séparé 
d'ailleurs du bassin d'eau froide où est plongé le condenseur , reçoit , comme nous 
avons vu , l'eau élevée par la pompe d'air; et, comme cette eau provient du mélange de 
l'eau froide injectée dans le condenseur avec la vapeur amenée de la machine , on 
conçoit qu'elle doit conserver un degré de chaleur considérable et qui dépend sur* 
tout de la température ou de la pression de la vapeur pendant son action dans 
le cylindre à vapeur. Cette eau est donc encore très-chaude lorsqu'elle est reçue 
dans le réservoir M , et , par conséquent , elle est particulièrement propre à ralimen- 
tation de la chaudière. C'est pourquoi elle est puisée du réservoir M, au moyen 
du tuyau D, par une pompe qui la fait passer dans la chaudière. Cette pompe, 
dont nous avons parlé déjà en expliquant les moyens employés pour alimenter la 
chaudière , est élévatoire quand la machine est à basse pression , et foulante quand 
la machine est à haute pression. L'excès d'eau chaude amené par la pompe d'air 
dans le réservoir M , s'écoule d'ailleurs par un tuyau de trop-plein. 

Le condenseur , et les pompes qui en sont les accessoires , se construisent encore 
de plusieurs autres manières; mais on en trouvera des exemples dans les figures 
de machines que nous donnerons plus loin. 

$ VH. Des appareils régularisateurs pour les madUnes à double adbm, ou du 

vdant , de la soupape à gorge et du goutemeurm 

Il est facile de voir que l'exacte régularité du mouvement est une condition essen- 
tielle du bon travail d'une machine. Il est donc nécessaire d'expliquer par queb 
moyens cette régularité est produite dans les machines à vapeur. Les appareils en 
usage pour parvenir à ce but sont différens , selon que la machine est à double 
ou à simple action ; c'est pourquoi nous distinguerons avant tout entre ces deux 
genres. 

Dans les machines à double action, qui sont presque toujours rotatives, la rou- 
lante du mouvement s'obtient au moyen du volant , de la soupape à gorge et du 
gouverneur , en s'aidant toutefois des indications du manomètre à mercure , comme 
nous le dirons un peu plus loin , en revenant sur le même sujet , considéré plus 
ihéoriqucment. 

Le volant {fig. 73, pi. XII) est une roue en fonte G, d'un très-grand diamètre, 
fixée sur l'arbre qui met en mouvement la machine , et tournant nécessairement avec 
Jui. Le poid)( considérable de ceue pièce, et, par conséquent, la difficulté de changer 
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» vitesse de roCalion une fois qu'elle esl établie, font que les causes pertortntriees 
qui pourraient se produire dans la machine , eomme im aoës ou im début aed* 
dentds de Taporisation dans la chaudière, une diminution ou un surplus momen- 
tané de résistance dans le travail des atdiers, n*ont que des effets insensibles sur 
la vitesse du mouvement , parce que toute leur énerigie se consume & ajouter ou i 
détmtre, dans cette grande masse, une vitesse à peu prés imperceptible. Cependant» 
on conçoit que Tinertie du volant ne peut remédier qu'aux causes pertiuintrices de 
peu dlntenâté ou de peu de durée, parce que si Faction de ceUes-d avait une éner- 
gie ou une durée suffisante, die finirait certainement par produire une modification 
dans la vitesse. Dans ce cas donc , le volant ne suffirait plus pour empêcher Faoeé- 
lération ou la retardation du mouvement, et, par conséquent, on a dû recourir 
alors i d'autres moyens de rqpihrisation. 

La soupape à gcrge {fig. Si, pi. VIII) qui sert k cet usage, est fcmnée d*im dis- 
que circulaire a , UM^ûle autour de son diamètre dans le tube que parcourt la vapeur 
pour se rendre de la chaudière au cylindre, et que Fou peut manceuvrer i la main 
au moyen d'une poignée qui sort au dehors. Lorsque ce disque est tourné exacte- 
ment dans le sens de la longueur du tube, il n'oppose aucun obstade sensible an 
passage de la vapeur, puisqu'Q ne lui présente alors que son épaisseur, qui esl 
presque nulle. Si le disque est, au contraire, tourné perpendiculairement â h direc- 
tion du tube, comme il est d'un diamètre égal au diamètre intérieur de edui-d, 
il en obstrue complètement l'ouverture, et, par conséquent, ferme entièrement le 
passage à la vapeur. Enfin, si le disque occupe ime position intermédiaire entre les 
deux prceédcntes, fl est évident qu'il obstruera une portion du passage plus ou moins 
considérable, sdon qull se rapprochera plus ou moins d'être enctement perpen- 
diculaire ou exactement parallèle à la direction du tube a vapeur. 

D'après cette disposition , on conçoit que , si le passage laissé à la vapeur quand 
le disque est k moitié tourné, suffit pour laisser arriver dans le cylindre toute la 
quantité de vapeur nécessaire au travail r^ulier de la machine, on n'aura qu*i 
toomer ce disque plus ou moins, pour diminuer ou aocroUre la masse de vapeur 
qui peut arriver de la chaudière au cylindre, et, par conséquent, pour maintenir 
la vitesse de la machine au même degré, quoique b production de vapeur devienne 
plus grande dans la chaudière, ou la résistance du travail plus conâdérable dans 
les aldicrs. 

Pour que b variation de grandeur du passage de b vapeur soit opérée par b 
machine dle-mème, on lie par des tiges de communication b po^née de b soupape 
i gorge à im apparefl nommé gomvemeur ou modênUemr à fam caUrifmge^ dont 
b construction est tdie, comme nous allons k voir, qu*il ouvre ou ferme b sou- 
pape a gorge, juste en proportion du besoin et sans requérir aucime attention de b 
put du machiniste. 

Le ^otftemcitr {fig. 61, pi. IX) est composé d'un axe vertical m mis en mou- 
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Venent par Tariore du volant , au moyen de deux roues d*an^ ou d'une eorde sans 
fin tournant dans une poulie & gorge m , et doni la vitesse est par conséquent Urn^ 
jovirs réglée par eelle de la machine. Sur cet axe sont fixés deux bras 6, 6, qui 
tournent avec lui , et à rextréroité desquek sont attachés des iMuIcts de nétal. Ces deux 
bras ou pendules , quoique entraînés par Taxe dans son mouvement de rotation , sont 
cependant articulés sur lui de manière à pouvoir s*en écarter y en se soulevant latéra- 
lement , comme on le voit sur la figure. Lorsque le volant de la machine est en mou- 
vement , le gouverneur , d'après ce que nous venons de dire , tourne en même Icbi|b ; 
par conséquent , les deux boulets sont éloignés de Taxe par l'effet de b force ceo* 
trifîige , cl se soutiennent dans cette position tant que dore le mouvement. Si dans 
ce moment la vitesse du volant vient à augmenter^ les deux boulets s'écarteront 
davantage de l'axe , parce que la force centriiîige augmentera , et ils s'en rapprocheront 
au contraire si h vitesse vient k diminuer. D'autre part, un anneau on ooUier mobile c, 
qui glisse librement le long de l'axe , est attaché par deux tiges e , a , aux hras da 
gouverneur , et tpiand cenx^ sont soulevés par hi force centrifuge , cet anneau est 
soulevé en même temps. Mais , au moyen d'un levier à fourchette d , qui embrasse l'an* 
aeau sans le serrer , et d'une suite d'autres leviers et de tringles qnî <HMmnoniq«eDt avec 
la soupape k gorge , il arrive que le eolHer , en s^élevant le long de l'axe, tire la poignée 
île la soupape à gorge , €L ferme en partie le passage de la vapeur. On vmt dooe que 
dés l'instant que la vitesse éa volant devient plus grande , la soupape à garge eam- 
menée à se fermer, ei que oet effet augmente toujours de plus ea plus et à mesure du 
besoin , de manière k ne jamais laisser la vitesse de la machine s'aceroitre d'une quan* 
tité notable , au-delà du point fixé par le règlement de l'app«reiL Par «m effet oo»- 
traire , ^i la vitesse de rotation du volant diminue , la soupape à gorge s'ouvre immé- 
diatement et continue toujours de s'ouvrir de plus en plus , jusqu'à œ que la machine 
ait repris k vitesse qu'elle avait avant l'introduction de la cause perturbatrice du 
mouvement. 

Pour régler le gouverneur , à l'origine du travail , on en détache d'abord la tige de 
la soupape à gorge. Pois, quand la pression dans h chaudière est à son point nor- 
mal , et la vaporisation en pleine aeiivité, on règle à la main l'ouverture de la soupape 
à golfe , de manière que la machine fosse, par minute, le nombre de révolutions vou- 
lues; et , quand on a reconnu que ce bot est atteint, on maintient la soupape à gorgt 
dans celte position, et on la fixe au gouverneur. La tige qui réunit les deux appareils 
se prête à cet ajustement et à tout changement analogue pendant le travail , parce 
qu'dle est composée de deux portions terminées par des pas de vis dirigés en sens 
contraire , et réunies par un ëcrou m(4)ile ; de sorte qu'en tournant celui-d phis on 
moins , on peut raccourcir ou rallonger cette tige à volonté et lui donner la bu- 
gueur requise pour joindre la poignée de la soupape à gorge , quelle que soit la position 
de celle-ci. Une fois réglé ainsi, le gouverneur maintiendra toujours la même ouvcr- 
tui*e de la soupape à goi^e, tant que la vitesse du volant ne variera pas ; il raugmcnlera 
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si la vitesse diminue , et la diminuera dans le cas contraire. Cependant, ces effets ne 
pourront se produire que dans certaines limites fort rapprochées , parce que si la vi^ 
tesse de rotation devient trop considérable ou trop petite , les boulets , une fois par- 
venus à leur plus grand ou à leur moindre écartement possible , qui sont fixés par les 
arrêts r^r ^ cesseront d'agir sur le collier, et, par conséquent ^ sur la soupape k gorge. 
Dans ce cas , le machiniste sera donc obligé de détacher le gouverneur et de manœu- 
vrer à la main la soupape à gorge , jusqu'à ce que la vitesse normale se soit rétablie. 

Pour que la même vitesse du gouverneur puisse correspondre à diverses vitesses du 
volant « dans le cas où Ton voudrait régler la machine à un autre nombre de révo- 
lutions par minute , la communication de mouvement entre le volant et le gouver* 
oeur est opérée au moyen d'une poulie à plusieurs gorges de différens diamètres , ce 
qui permet de placer la courroie sans fin dans l'une ou l'autre de ces gorges , et 
de changer ainsi la vitesse relative des deux mouvemens. 

% VIIL Des appareiU régularkateurs pour les machines à simple aciiêu y ou de 

la soupape régulatrice et de la cataracte. 

Les maehines k simple action ne sont presque jamais rotatives , et , par consé» 
quent , on ne peut régulariser leur mouvement au moyen d'un volant. Mais, eomme 
0ies Btachines eaiigent deux espèces de règlement, dont' l'un consiste à faire en sorte 
que le piston parcoure exactement la longueur fixée pour sa course , sans la dépasser 
ou 8*arréter auparavant , et l'autre , à obtenir de la machine qu'elle donne un nombre 
fixe de coups de piston par minute , on emploie , pour remplir ce double but , deux 
af^reils que nous allons décrire successivement , et qui sont la soupape régulatrice et 
la cataracte. 

La soupape régulatrice sert à régler la course du piston. C'est une soupape conique 
de h forme ordinaire , placée à l'extrémité du tube à vapeur , et que la vapeur doit 
nécessairement traverser avant de parvenir à la soupape d'admission du cylindre de 
la machine. On en voit une représentée dans la fig, li7 , pi. VIII. t est le tube qui 
amène la vapeur de la chaudière , et a l'entrée du passage qui conduit à la sou* 
pupe d'admission. La soupape régulatrice r est baissée ou soulevée par le levier 
L, qui passe dans un étrier e et dont le point fixe est en o. Ce levier est manœu- 
vré par le machiniste, au moyen d'une tringle m et de deux écrous placés Tun 
aordessus , l'autre au-dessous d'un piton fixe n, que traverse la tringle ; de sorte 
qq^on peut, en tournant ces écrous, élever ou abaisser la tringle à volonté, et, 
par conséquent , augmenter ou diminuer à son gré l'ouverture de la soupape. D'ua 
aulre côté , nous avons dit que la vapeur doit nécessairement traverser la soupape 
régulatrice avant d'arriver à la soupape d'admission du cylindre. En continuant de 
ittsser eelle-ei ouverte pendant le même temps , on peut donc , en ouvrant plus ou 
moins la soupape régulatrice , laisser , pendant ce temps , entrer plus ou moins de 
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vapeur dans 1c cylindre. Par conséquent , si , par suite d'une variation accidentelle 
dans l'intensité du feu placé sous la chaudière, ou dun changement momentané 
dans le travail des pompes , on trouve que le piston ne parcourt pas sa course tout 
entière , ou qu'il la dépasse au contraire et risque de frapper le fond du cylindre , il 
suffit d'augmenter ou de diminuer l'ouverture de la soupape régulatrice , pour faire 
arriver , à chaque coup de piston , un peu plus ou un peu moins de vapeur dans 
le cylindre, et pour obtenir, par conséquent, le règlement désiré. 

Dans les machines qui n'ont point de soupape régulatrice, on règle la longueur 
de la course en élevant ou abaissant, sur la poutrelle mobile, le tasseau de percus- 
sion de la soupape d'admission , ce qui a pour effet de laisser cette soupape ouverte 
plus ou moins longtemps , pour la réception de la vapeur dans le cylindre. Ce moyen 
conduit également au but désiré, mais il a le désavantage d'être beaucoup moins com- 
mode el moins précis que celui que nous venons de décrire. La soupape régulatrice 
ne sert , du reste , que pour régler la course du piston exécutée par l'action de la 
vapeur. Quant à celle qui est opérée par l'effet du contre-poids , elle se règle par 
le déplacement des tasseaux correspondans , ainsi que nous le verrons quand nous 
parlerons plus au long du jeu de ces machines ; mais, comme ce moyen de règle- 
ment n'exige la description d'aucun appareil particulier, nous n'en dirons rien en 
ce moment, 

La cataracte sert à régler le nombre des coups de piston de la machine par mi- 
nute. A cet effet, quand le piston a exécuté une course descendante par l'action 
de la vapeur , et une course remontante par l'effet du contre-poids , il ne recommence 
pas inmiédiatement à descendre, ainsi que cela aurait lieu si, immédiatement après 
son arrivée au sommet du cylindre , la soupape d'admission de la vapeur était , comme 
•dans le cas ordinaire, ouverte par la percussion d'un tasseau fixé sur une tige remon* 
tante de la machine. En effet , alors , une nouvelle quantité de vapeur pénétrerait 
aussitôt dans le cylindre, et le piston exécuterait une nouvelle course descendante, 
•qui serait de même suivie d'une course remontante , et ainsi de suite sans interrup- 
<tion. Mais, au lieu décela, quand le piston est remonté au sommet du cylindre , la 
soupape d'admission continue d'être fermée , parce qu'il n'y a plus de tassseau de 
percussion pour l'ouvrir en frappant le cliquet. Tout reste donc dans le même état 
pendant un certain temps fixé par la cataracte , et ce n'est qu'après que ce temps 
est écoulé, que la cataracte soulève le cliquet, et, par conséquent, décroche le contre- 
poids, qui, en tombant, ouvre la soupape d'admission. Alors la vapeur pénètre de 
nouveau dans le cylindre, et fait exécuter au piston une nouvelle course descen- 
dante qui est aussitôt suivie d'une course montante. Puis, le piston attend de nou- 
veau, pour repartir , que la cataracte détermine un renouvellement d'effet de la va- 
peur. On voit, ainsi , que cet appareil exécute le règlement de la machine , non pas 
en fixant la durée de ses instans d'action , mais en fixant au contraire la durée de 
ses intervalles d'inaction. 
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La cdiaracle se consiniit de plusieurs manièfes. Oo e» vok tmé représentée dans 
la /Sgr. 62 , pL IX. L'appareil consiste ea un godet a , susceptible de faire la bas- 
cule autour d'un axe horizontal c. Dans ce godet coule coatinuelieroeièt un filet d'eau 
atnené par le robinet r; et, au4es80usde Taxe, le pied du godet ibrioe un levrer coadé 
ba^ auquel est attachée une chaîne qui communique ao cliquet de la soupaipe d'ad- 
oûssion de la vapeur. Quand le godet est Tide , il se tient de hù-méme dans la 
position vertieale, par l'effet du poids du levier coudé et de la chaîne qui y est sus^ 
pendue ; mais, à mesure qu'il se remplit d'eau on voit , d'après sa forme , que son 
œotre de gravité s'éloigne de plus en plus de l'aplomb du point c. Après un cer- 
tain temps , il arrive donc que le centre de gravité est suffisamment déplacé pour 
que le poids du godet et de l'eau qui le remplit entraine le levier coudé , ainsi que la 
ebalne et le cliquet. Alors le godet se renverse en prenant la position ponctuée ; le 
eiiquel se soulève , et , par conséquent , la soupape d'admission de la vapeur dans 
le cylindre est immédiatement ouverte par son contre-poids. Puis , dès que le godet 
est vldéi il se redresse par la prépondérance de la chaîne , et se trouve ramené contre kl 
barre d'arrêt ». Le cliquet retombe donc à sa place , où , par l'effet de la machine , 
il aecroche bientôt le contre-poids, et continue de maintenir la soupape fermée jusqu'à 
ce ijue le remplissage du godet produise de nouveau la chute d'eau dont l'instruflUeat 
a reçu son nom. En ouvrant plus oa moins le robinet r , on peut , du reste » laire 
varier à son gré le temps nécessaire au remplissage du godet , et , par conséquent , on 
peut r^ler la machine au nombre des coups de piston que l'on veut par minute. Le 
taynu /sert à l'écoulement de l'eau tombée du godet. 

La caftacaete moderne consiste en un petit corps de pompe qui se remplit d'eau 
pendant la course descendante de la machine , et qui se vide ensuite par un robinet 
particulier , de sorte que le plongeur ou jMston de cette petite pompe redescend len- 
lementy jusqu'à ce qu'étant parvenu au bas de sa course , il décroche , au moyen 
d'une tringle , le eliquct de la soupape d'admission de la vapeur , et détermine ainsi 
une nouvelle course du piston de la machine* Cette disposition est représentée dans 
la fig* 65 , pL IX. p est le corps de pompe qui est plongé dans une bâche remplie 
d'eau. Au-dessus de cette bâche s'élèvent deux montans verticaux fi , qui soutiennenC 
un petit balancier mobile autour de l'axe h. D'un côté, ce balancier supporte un contre- 
poids t, et agit sur le plonger k du corps de pompe. De l'autre côté , il est manœuvré 
fn une chaîne qui s'enroule sur une poulie a; , et il agit sur la tringle verticale m , 
qui sert à ouvrir la soupape à vapeur de la machine. Sur l'axe de la poulie est fixé 
mi long levier l qui , lorsqu'on le presse de haut en bas, enroule la chaîne sur la poulie, 
«t relève le contre-poids t. Enfin, il y a, au fond du corps de pompe, une petite sou* 
pape 11, qui s'ouvre du dehors au dedans, et , sur le côté une seconde soupape v, qui 
a*ouvre, au contraire , du dedans au dehors. Par cet arrangement, quand le plongeur 
monte, l'eau est aspirée, de la bâche dans le corps de pompe , par la soupape du fond, 
et, quand il redescend , l'eau repasse , au contraire, du corps de pompe dans la bâche , 

18 
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par la soupape latérale ; ma^s un robinet ou diaphragme % » qui intercepte le tuyau de 
sortie et qu'on manœuvre au moyen de la tige j^ , permet de r^er à son gré le 
temps nécessaire à l'eau pour ressortir du corps de pompe. 

D'après cette disposition , Taction de la cataracte se comprend aisément. La tige de la 
pompe d*air porte un taquet qui » en descendant , appuie sur le levier /, le fait baisser, 
enroule la chaîne sur la poulie , relève le contre-poids , et , par conséquent , fait mon- 
ter le plongeur k. Ainsi, pendant la course descendante du piston à vapeur, le corps de 
pompe se remplit d'eau. Ensuite, pendant la course remontante, le taquet se relève , el 
la cataracte est abandonnée à elle-même. Alors le contre-poids i commence à redescendre, 
mais lentement et à mesure seulement que l'eau, entrée dans le corps de pompe, peut 
en ressortir par l'ouverture du robinet z. En diminuant donc celle-ci , on peut aug- 
menter à son gré le temps que le contre-poids met à descendre , ou celui que la tringle 
m met à remonter à son point le plus élevé. Il suit de là que lorsque le piston de 
la machine a terminé sa course montante , il s'arrête au haut du cylindre , parce que 
la tringle m n'est pas encore remontée tout-à-fait , et qu'il ne peut y avoir une nou- 
velle course descendante que cette tringle ne soit d'abord venue décrocher le cliquel 
de la soupape d'admission. Mais après un certain temps, le plongeur k arrive enfin 
au bas de sa course, et la tringle m au sommet de la sienne. Alors la tète de cette 
tringle , en heurtant le cliquet de la soupape , décroche son contre-poids ; la soupape 
s'ouvre aussitôt , et le piston à vapeur commence à redescendre dans le cylindre. Le 
temps d'arrêt de la machine dépend donc de l'ouverture du robinet de la cataracte; 
et l'on voit que si l'on veut que la machine travaille sans interruption, il suffit 
d'ouvrir ce robinet de manière que la tringle des cliquets remonte dans le même 
temps que le piston à vapeur. 

Au moyen des appareils que nous venons de décrire , on peut régler convenable- 
ment la vitesse de la machine , ou fixer le nombre de ses coups de piston par minute. 
Il faut, de plus, remarquer que ce règlement a l'avantage, en limitant à un taux voulu 
le nombre des coups de piston de la machine par minute , de réduire en même temps 
la consommation de combustible d'une manière proportionnelle. En effet , si l'on sup- 
pose une machine capable de donner dix coups de piston par minute, quand on 
n'emploie pas la cataracte, c'est^f*dire quand on ne met aucun intervalle entre les 
courses successives du piston , et qu'au moyen de la cataracte , on réduise cette machine 
à ne donner que cinq coups de piston par minute , puisque la dépense de vapeur est 
la même par coup de piston , avec la même charge , il est évident que quand la machine 
ne donnera plus que cinq coups de piston au lieu de dix , la dépense de vapeur par 
minute se trouvera réduite à moitié. Donc, le machiniste ne poussera son feu que 
pour obtenir cette vaporisation, car, sans cela, il y aurait perte permanente de vapeur 
aux soupapes de sûreté. Donc, enfin, l'effet immédiat de la cataracte est de diminuer 
la vaporisation delà chaudière, et, par suite, la consommation de combustible, en 
proportion du nombre des coups de piston. Et, si ces effets n'accompagnaient pas la 
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diminution de vitesse, il faudrait reconnaître que cet instrument serait bien peu satis- 
faisant, puisqu'il réduirait TefTet utile de la machine à moitié de ce quil était aupa- 
ravant, tout en lui conservant cependant la même dépense de combustible. Mais nous 
n'insistons pas sur ce point, car il faudrait connaître bien peu Faction réelle des 
divers appareils qui composent la machine à vapeur, pour n*avoir pas aperçu Fin- 
fluence de la cataracte sur la vaporisation de la chaudière. 

S IX. Des appareils propres à mesurer les effets des machines^ ou du compteur ^ du 
frein dynamométrique , de Findicateur de Watt et de l'indicateur permanent. 

Enfin, après avoir décrit les différens appareils qui concourent à la construction 
ou à l'effet des machines & vapeur , il nous reste à dire quelques mots de ceux qui , 
sans faire précisément partie de ces machines, servent néanmoins à en constater les 
effets. 

Le compteur est un instrument d'horlogerie qui sert à enregistrer le nombre des 

coups de piston donnés par la machine entre deux observations successives. Il con- 

^ste en une boite fermée , fixée sur le grand balancier de la machine et oscillant avec 

'oi* Dans cette boite est placé un pendule court et pesant, qui n'est pas suspendu 

Verticalement, comme celui d'une horloge ordinaire, mais qui est placé horizontale- 

^^nt, dans une direction perpendiculaire à celle du grand balancier. L'extrémité 

Mobile de ce pendule repose sur une barre polie parallèle au balancier de la machine ; 

^f ^ cliaque fois que celui-ci penche d'un côté , le poids du pendule le fait glisser sur 

de support, et il vient tomber du côté correspondant de cette barre. Quand, 
, le grand balancier se relève et penche du côté opposé , le pendule glisse de 
0ouveau sur la barre de support et retourne à l'autre extrémité de cette barre. A 
chaque oscillation complète du grand balancier, le pendule exécute donc de son côté 
Yine oscillation complète et revient à son point de départ original. En outre, dans 
Id boîie du compteur, sont placées plusieurs roues dentées, garnies chacune d'un 
P^Sv^on qui engrène dans la roue suivante. Le nombre de dents des roues et des 
P^Snons est tel que chaque roue successive va dix fois moins vite que la précédente; 
de sorte que, tandis que la première roue fait un tour, la deuxième ne fait que ^ de 
tour, la troisième ^ de tour, et ainsi de suite. Enfin, chaque roue porte une aiguille 
^ un cadran divisé en dix parties, et à chaque oscillation complète du grand balan- 
cier , la première de ces roues avance d'une dent , par l'effet du pendule. 

On conçoit facilement que cet appareil doit enregistrer exactement le nombre des 
^^^<^îlla lions complètes du grand balancier; car, si ce nombre est moindre que 10, il 
^^ trouvera inscrit sur le premier cadran , et les autres n'auront pas encore parcouru 
^ne <]e leurs divisions tout entière» Si ce nombre excède dix , la première roue aura 
^^t ^i.ne révolution , et au delà; de sorte que l'aiguille de la deuxième roue aura pir- 
^^^ru une des divisions de son cercle, qui indiquera, par conséquent, les dizaines, tandis 



140 CHAPITRE TROISlin. 

que le premier eadran continuera d'indiquer les unités. Si le nombre des oscillations 
dépasse cent , la deuxième roue ayant exécuté une révolution entière , et au*dclà , Tai* 
gullle de la troisième roue aura parcouru une des divisions de son cadran , qui fera 
connaître les centaines , et ainsi de suite. Par conséquent , enCn , en relevant succes- 
sivement tous les chiffres marqués par les cadrans successifs , on formera , sans au- 
cune peine , le nombre définitif des oscillations complètes du balancier pendant le 
temps écoulé entre les observations. Sept ou huit cadrans successifs suffisent pour 
enregistrer le travail ordinaire de la plupart des machines pendant Fintervalle d'une 

année. 

La boite du compteur est d'ailleurs fermée sous plusieurs clefs , confiées aux di- 
verses personnes intéressées à le consulter , et les écrous qui la fixent au balancier 
sont renfermés dans la botte , de sorte qu'on ne peut la détacher sans l'ouvrir. Quel- 
quefois le compteur n'est pas fixé sur le grand balancier de la machine ; mais il est 
joint à celui-ci par une tringle qui produit les oscillations du pendule. 

Le frein dynamomitrique est dû à M. le baron de Prony. Il sert à reconnaître Teffort 
exercé par la machine, pendant son action. Cet appareil est représenté dans les fig. 64 
el 6S , pi. IX. Il consiste en un collier ou manchon en fonte aa , exactement centré 
sur l'arbre de la machine , et tournant avec lui. Ce collier est serré , au moyen d'une 
chaîne tirée par des écrous d, d, contre une semelle de bois dur e, fixée sur un levier 
de bois de sapin / , au bout duquel est suspendu un plateau de balance. En fesant tra- 
vailler la machine sans aucune charge, mais serrant suffisamment les écrous d ^ d, on 
peut remplacer la charge par un frottement équivalent , ce qu'on reconnaît quand ce 
frottement a réduit la machine à faire le même nombre de tours par minute qu'avec sa 
charge ordinaire. Alors, en plaçant dans le plateau des poids capables de maintenir le 
levier horizontal , ou de tenir en équilibre le frottement du collier , ces poids indiquent 
Feffort exercé par la machine en marchant & la vitesse fixée. 

Pour fixer le collier sur l'arbre de la machine , on forme d'abord autour de celui-ci 
une enveloppe cylindrique en bois m , solidement assujettie par des frettes , puis on y 
place le collier , qui est , à cet effet , composé de deux moitiés que l'on réunit au moyen 
des écrous 6, 6. De longues vis de rappel c, c, qui traversent des oreilles creusées en 
forme d'écrous et fixées au collier , permettent de le centrer exactement sur l'arbre ; et, 
ensuite , il est calé , dans les intervalles des vis , avec des coins doubles , c'est-à-dire avec 
des coins enfoncés simultanément deux par deux , en sens contraire l'un de l'autre, de 
manière que la surface supérieure des deux coms reste bien parallèle & l'axe. Par ce 
moyen , le collier , qui est d'ailleurs soigneusement tourné en-dehors , présente une sur- 
face cylindrique exactement concentrique avec l'arbre de la machine. La semelle e , qui 
est destinée à produire le frottement , est assujettie au levier par des entailles , et elle est 
percée , ainsi que le levier , de plusieurs trous pour laisser passer l'huile nécessaire 
au graissage du collier. La chaîne , ou bande articulée , qui embrasse ce collier , est 
composée de mailles plates, formées de pièces de tôle réunies à charnière; ses extré- 
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Dtttés sont attachées à deux boulons taraudés , qui traversent la barre du levier , et on 
la serre à volonté par les écrous d , d , qui sont garnis de rosettes , et qu'on manœuvre 
à la main , au moyen d'une clef. Enfin , comme le levier serait exposé à être efnlevé 
par la rotation de Tarbre , si les écrous étaient trop serrés , ou à retomber , au con- 
traire , si les écrous étaient trop libres , on place un peu au-dessus une traverse de 
bois bien assujettie , et un peu au-dessous un chevalet , qui limitent ainsi ses oscillations. 

Une fois Fappareil monté , en plaçant d'abord , dans le plateau de balance , le poids 
probable qui représente Teffort exercé par la machine , puis manœuvrant avec pré- 
caution les écrous de la chaîne de pression , jusqu'à ce que le levier soit maintenu 
horizontal , ou du moins n'éprouve que de légères oscillations entre ses points d'ar- 
rêt , on fera prendre à la machine une certaine vitesse. Si cette vitesse est plus con- 
sidérable ou plus faible que celle à laquelle on veut mesurer l'effort exercé , oa 
lyoutera de nouveaux poids dans le plateau, ou bien on en retirera ; et, quand on sera 
arrivé à voir la vitesse ou le nombre de tours voulus par minute , on fera le relevé 
des poids qui agissent sur le plateau , et ils donneront l'effort cherché. En effet , 
puisque le froUement de la semelle produit dans la machine la même vitesse régu- 
lière que sa charge normale , il s'ensuit que ce frottement est équivalent à cette 
charge. Mais , d'un autre côté , le poids P fait équilibre au frottement de la semelle, 
puisque si ce dernier était plus considérable , il enlèverait le poids , et s'il était plus 
faible, au contraire, il serait surmonté par lui, et le levier cesserait de se soutenir 
sans tomber. Donc , enfin , le poids P représente l'effort exercé par la machine à 
la vitesse voulue; il faut seulement avoir égard à deux conditions. La première, c'est 
que la vitesse de la machine, pendant l'expérience, ne doit pas être une vitesse 
accidentelle résultant des quantités de mouvement antérieurement communiquées 
aux masses, mais qu'elle doit être constante , comme celle acquise par la machine 
en faisant mouvoir sa charge, sans quoi on ne pourrait en conclure l'égalité des 
deux efforts : ainsi , il faudra s'assurer que la vitesse ne varie pas sensiblement pen- 
dant les observations. La seconde, c'est que le poids P doit comprendre, non seule- 
ment les poids placés dans le plateau , mais encore ce plateau lui-même , ainsi que 
Feffort exercé par la pesanteur sur le levier, au point n; et pour connaître ce der* 
nier poids, on pourra enlever le levier au moyen d'un peson ordinaire attaché au 
crochet du plateau. 

On aura donc ainsi l'effort exercé par la machine sur le point n. D'un autre côté, 
on sait que les efforts exercés par une machine sur les divers points où s'étend son 
action sont en raison inverse de la vitesse que tendent à prendre ces points dans 
le mouvement. On en conclura donc facilement l'effort exercé en tout autre point 
qu'on voudra. Ainsi, en nommant Y la vitesse que tend à prendre le point n, en 
raison de sa distance à l'axe , et v la vitesse de la charge habituelle de la machine , on 
voit que l'effort exercé par la machine, pour mouvoir cette charge, aura pour expression 

PV 

■^■^« 
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Enfin , comme rcffet ulile d'une machine , dans Tunité de temps , est égal & Teffort 
utile qu'elle exerce , multiplié par la vitesse du point d'application de cet effort , l'effet 
utile de la machine aura nécessairement pour expression 

£X X t; = PV. 

Par exemple , si le poids total du plateau s'élève à 300 livres anglaises , la vitesse 
du mouvement à 30 tours de l'arbre par minute , et le rayon m ou R à 10 pieds , 
k vitesse Y aura pour valeur 

V = 30 X 3.1416 X 2 X 10 = 1885 pieds par minute , 

et l'effet utile de la machine sera 

py » 300 X 1885 ar 865,500 livres élevées à 1 pied par minute. 

En même temps , si la vitesse du point d'application de la chaîne de la machine 
est de 200 pieds par minute , l'effort utile exercé pour mouvoir cette charge sera 

— = — scr- = 2827,5 livres anglaises. 
V 200 ° 

On voit donc que l'appareil donnera, sans la moindre difficulté» soit l'effort utile 
exercé par la machine pour mouvoir sa charge , à la vitesse fixée , soit l'effet utile 
produit par la machine à la même vitesse. 

Le frein dynamométrique , dont nous venons de parler^ est très-commode pour 
.mesurer l'effet utile des machines à vapeur de petites ou de moyennes dimensions ; 
.mais, pour celles dont les dimensions sont très-considérables, son usage présente 
'de grandes difficultés, à cause du frottement énorme qu'il faudrait produire , pour 
foire équilibre à l'effort exercé par le piston. C'est pourquoi Ion doit alors recourir 
Ut d'autres instrumens. 

L'indicateur de /f^att^ décrit précédemment , fait connaître, ainsi que nous l'avons 
expliqué, la pression effective moyenne exercée par la vapeur sur le piston de la 
machine pendant la durée d'une course. Comme cette pression n'est autre chose 
que l'effort exercé par le piston , il s'ensuit que l'instrument donne l'effort moyen 
appliqué par le piston pendant la course ; ainsi , en multipliant cet effort par la 
longueur de la course, le produit sera la quantité de travail exécutée pendant 
eette course , et, en multipliant ensuite par le nombre des courses dans une minute, 
le résultat sera définitivement le travail produit par le piston de la machine par 
minute. 

Par exemple , si la pression effective moyenne de la vapeur sur le piston a été 
reconnue de 15 livres par pouce carré, et si en même temps la surface du piston 



DES APPAREILS DYNAMOVÉTIUQCES. 143 

est de 900 pouces carrés , la course de 8 pieds et le nombre des courses de 30 par 
minute , le travail produit par le piston sera 

IS X 900 X 8 X 30 = 3240000 livres élevées à 1 pied par minute. 

L'indicateur de Watt est donc un instrument du même genre que le frein dynamo- 
métrique, et sous ce rapport il devait être mentionné ici; mais, comme nous avons 
expliqué sa forme et son usage dans le § IV, art. II du chap. II, nous nous conten- 
terons de renvoyer à ce qui a été dit alors. Nous ferons seulement observer que Tin- 
dicateur de Watt ne donne pas l'effet utile produit par la machine, mais seulement 
son travail brut, lequel comprend, dans l'effet produit, le frottement de la machine, 
puisque celui-ci fait nécessairement partie de l'effort surmonté par le piston. L'instru- 
ment n*a donc pas les mêmes avantages que le frein dynamométrique. En outre, il 
ne donne l'effet de la machine que dans une course déterminée du piston, et, par 
conséquent, ce n'est qu'en prçnant des tracés d'indicateur à différentes périodes du 
travail, qu'on peut regarder leur résultat moyen comme exprimant avec quelque 
certitude le travail exécuté par le piston de la machine. 

Enfin l'indicateur permanent du travail est un instrument inventé récemment dans 
le même but que les précédens, par M. le professeur H. Moseley, qui a certaine- 
ment rendu par là un service que la science doit reconnaître. Cet instrument sert i 
mesurer le travail produit par le piston , à chaque instant , et à l'enregistrer d'une 
manière permanente , de manière à faire connaître la quantité définitive de travail 
qui a été produite par le piston de la machine , pendant un intervalle de temps d'une 
durée quelconque, d'après l'ingénieux principe établi par M. Poncelet et appliqué 
par lui à la construction des dynamomètres. 

L'appareil consiste en deux petits cylindres de 4 pouces anglais de diamètre , com- 
muniquant l'un avec le sommet . l'autre avec le bas du cylindre à vapeur de la 
machine, et contenant chacun un piston. Ces deux petits pistons sont montés sur 
une même tige, qui se trouve ainsi poussée dans un sens par la pression de la 
vapeur en-dessus du piston de la machine , et dans le sens contraire par la pression 
de la vapeur en-dessous du même piston, et qui, par conséquent, supporte, en défi- 
nitive , un effort pareil à celui qui est reçu et transmis par le piston à vapeur de la 
machine. Cette tige elle-même est fixée à un ressort en arc , de sorte que celui-ci 
se trouve pressé de la même manière que la tige , et que ses inflexions suivent exac- 
tement les efforts exercés par le piston de la machine. 

D'autre part , une corde passant sur des poulies de renvoi et attachée à la tige du 
piston à vapeur, fait tourner un cône dont le mouvement se trouve ainsi exactement 
réglé sur celui du piston de la machine. Enfin, sur la tige des deux petits pistons 
est montée une roue , mobile à la manière d'une poulie ordinaire , mais qui ne peut 
glisser dans le sens de la longueur , et contre laquelle le cône se trouve constamment 
pressé par un ressort en spirale contenu dans son intérieur ; de sorte que la roue , 
par l'effet du contact , tourne en même temps que le cône. 
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Il résulte de cette double disposkioo, que la roue dont il vient d'être questioa 
monte et descend le long du cône , selon que Tinflexion du ressort est phis ou moins 
grande. Biais , à mesure fue cette roue monte le long du cône, elle se trouve, par 
la nature même de celui-ci, en contact avec des circonférences de plus en plus gran- 
des. Donc d*abord, si le mouvement du cône était parfaitement uniforme, le chemin 
parcouru par la circonférence de la roue serait proportionnel à Finflexion du ressort , 
ou à rcfTort exercé par le piston à vapeur de la machine. De plus, nous avons 
vu que le mouvement du cône est réglé par celui du piston, d'où résulte que 
si , au contraire , la roue ne changeait pas de place sur le cône, le chemin parcouru 
par sa circonférence serait proportionnel à Fespace parcouru par le piston. Donc , en 
vertu des deux effets réunis, le chemin parcouru par la circonférence de la roue se trou- 
vera à la fois proportionnel à Feffort exercé par le piston à vapeur et à sa vitesse ; c*est- 
à-dire qu'il sera proportionnel à leur produit , qui n'est autre chose que la quantité de 
travail exécutée par le piston. II s'agit donc seulement de mesurer le chemin par- 
couru par la roue. 

A cet effet , cette roue porte un pignon qui communique à un compteur sem- 
blable à celui que nous avons décrit plus haut , et , par conséquent , en lisant 
sur celui-ci le nombre des révolutbns ou portions de révolutions exécutées par 
la roue, on a une expression du travail opéré par le piston de la machine pendant un 
intervalle de temps quelconque. Il convient d'ajouter que tout Fappareil est monté sur 
un châssis transportable , et que le cône mobile est placé sur ce châssis , de manière 
à présenter son arrête latérale parallèlement au mouvement lon^tudinal de la tige 
des deux petits pistons. 

Cet instrument ne donne pas le travail utile , mais le travail brut , ou frottemens 
compris , de la machine , de la même manière que Findicateur de Watt , que nous 
avons décrit précédemment. Comme il est assez compliqué et que son usage exige 
quelques calculs , nous nous sommes contenté d'en expliquer le principe ; nous ren- 
voyons , pour plus de détails, à la description qui en a été publiée par M. Moseley dans 
la brochure intitulée : Report of a Committee appointed at the tenth meeting of the 
Briiish Association for the advancemeni of science , on the construction of a constant 
indicatorfor steam engines. London, 1843. 
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CHAPITRE lY. 



THÉORIE GÉNÉRALE DE LA UAGHmE A VAPEUR. 



ARTICLE I. 

DBS DIVERSES BSPiCBS DE MACHINES A VAPEUR, ET DES PROBLÈMES QUI SB PRÉSENTENT 

DANS LEUR APPLICATION AUX TRAVAUX INDUSTRIELS. 

S I"* ClassificoHùn des machines à vapeur en usage. 

D*après ce cpie nous avons dit sur les propriétés de la vapeur dans le chapitre II , on 
conçoit que la force motrice qu'elle est capable de produire peut être appliquée et 
utilisée de plusieurs manières : d*abord, en introduisant la vapeur dans un cylindre, 
soit pour produire les mouvemens alternatifs d'un piston , par son action succes- 
sive sur ses deux faces, ou sur Tune de ses faces seulement , soit pour produire immé- 
diatement la rotation du cylindre lui-même ; ensuite , en utilisant simplement la force 
élastique de la vapeur, ou la pression qu'elle exerce contre tous les corps soumis à son 
action ; puis en utilisant également sa détente, ou la pression décroissante qu'elle con- 
tinue d'exercer encore pendant sa dilatation graduelle dans la machine , et , enfin , en 
la condensant après qu'elle a effectué son action utile , afin de produire , autant que 
possible , le vide dans la partie du cylindre opposée à la nouvelle vapeur amenée de la 
chaudière. Ces divers modes d'application ou d'action de la vapeur ont donné lieu à 
plusieurs sortes de machines , que nous allons expliquer succinctement. 

La manière d'appliquer la force motrice de la vapeur produit d'abord trois genres 
de machines, qu'il convient de distinguer , savoir : les machines à double action , les 
machines & simple action , et les machines à rotation immédiate. 

On nomme machines à double action^ ou machines à double effet , celles dans 
lesquelles la vapeur étant introduite dans un cylindre contre un piston mobile , agit 
successivement , comme force motrice , sur chacune de ses deux faces , et lui com- 
munique , par conséquent , un mouvement de va-et-vient. Dans ces machines , 
chacune des deux courses du piston est exécutée par l'action de la vapeur , et c*esl 
ce qui leur a fait donner le nom de machines à double action. 

19 
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Les machines à simple action, ou à simple effet , au contraire » sont celles où il 
n'y a qu'une seule course du piston qui soit exécutée par Faction de la vapeur; 
tandis que la course rétrograde est opérée par la chute d'un contre-poids , qui a 
été soulevé lui-même par l'action de la vapeur , pendant la course où celle-ci a scr\'i 
de force motrice. Comme les machines à simple action ont en général un mou- 
vement peu régulier, qui ne convient guère aux travaux industriels ordinaires, on 
ne les emploie presque jamais que pour l'épuisement de l'eau des mines , l'en- 
lèvement des minerais ou l'approvisionnement d'eau des villes. C'est pourquoi le 
nom de machines à simple action et celui de machines d'épuisement sont à peu 
près synonymes ; mais le premier est le seul qui exprime le système propre de 
la machine ; le second n'indique que l'usage de la machine , et peut s'appliquer 
également à tout autre système. 

Les deux espèces de machines que nous venons d'expliquer peuvent être rotatives^ 
c'est-à-dire employées à produire un mouvement de rotation ; et cet effet s'obtient 
en transformant , au moyen d'une manivelle , le mouvement alternatif du piston en 
un mouvement de rotation appliqué à un arbre à volant , qui met ensuite en jeu 
tous les outils nécessaires au travail de la machine. Ainsi , ce nom n'exprime qu'un 
emploi de la machine, et non un mode particulier d'utiliser la force motrice de 
h vapeur. Les machines à double ou à simple action peuvent , comme nous l'avons 
dit f être feites rotatives ou non rotatives ; mais comme , dans la construction ha- 
bituelle , les machines à double action ont un mouvement plus régulier que les 
machines à simple action t il arrive presque toujours que lorsqu'on recherche la 
régularité du travail , on emploie une machine à double action , et on la construit 
rotative ; et que , dans le cas où le mouvement peut être irrégulicr sans inconvénient, 
00 préfère une machine à simple action, et on la fait non rotative. C'est pour- 
quoi , dans la pratique , on se sert presque indifféremment des noms de machine 
à double action ou machine rotative , et de ceux de machine à simple action ou ma- 
chine non rotative. Mais , comme on voit des machines à simple action qui sont 
rotatives, il n'est pas exact d'employer ces expressions l'une pour l'autre. 

Nous venons de dire que le nom de machines rotatives n'indique pas un mode 
spécial d'utiliser l'action de la vapeur. Il n'en est pas de même de celui de machines 
à rotation immédiate. On appelle ainsi les machines dans lesquelles le premier et 
immédiat effet de la vapeur est de produire un mouvement de rotation , au lieu 
d'un mouvement de va-et-vient du piston. On a vu que dans les machines rotatives, 
la vapeur agit d'abord sur le piston , pour lui communiquer un mouvement alter* 
natif, et que celui-ci se transforme ensuite , au moyen d'une manivelle , en un mou- 
vement de rotation appliqué à l'arbre du volant. Mais, dans les machines à rotation 
immédiate , il n'y a point de piston se mouvant en ligne droite , et altemative- 
nient d'une extrémité à l'autre du cylindre. La vapeur agit, soit sur un eylindre 
qui prend un mouvement de révolution sur lui-même, à la manière d'une \h 
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d*Archimède , soit sur une cloison mobile autour d un axe , dans Fintérieur d^un 
tambour; et, par ce moyen ou par tout autre semblable , elle communique immé- 
diatement à Taxe un mouvement de rotation , qui est ensuite appliqué à mouvoir 
ks outils de travail, comme dans toutes les autres machines. Ainsi, la différence entre les 
machines rotatives et les machines à rotation immédiate est que, dans les premières, 
il existe avant tout un mouvement rectiligne alternatif qu'il faut, pour rendre la 
machine rotative , transformer , au moyen d'une manivelle , en un mouvement de 
rotation , tandis que dans les secondes , ce mouvement de rotation est immédiatement 
produit sans transformation et sans Fintermédiaire d une manivelle. L'idée de ces maebi- 
nés est venue à beaucoup d'inventeurs, parce qu'ils croient que, dans l'emploi de la mani- 
velle, pour changer le mouvement alternatif du piston en un mouvement de rotation , il 
y a néeessairement une perte de force, à laquelle ils espèrent remédier. Mais Ton 
reeoDnaiCra, dans le calcul que nous présenterons bientôt, qu'à cela près des froc?- 
leinens, la totalité du travail produit par la vapeur se transmet au mécanisme, et 
que la manivelle ne cause par ellennéme aucune perte de force particulière. Cest 
done un mal imaginaire que celui auquel on cherche ainsi à remédier, et lea 
machines à rotation immédiate ne peuvent offrir d'avantages que par une plus grande 
simplicité de construction , qui réduirait leur prix d'achat et leur frottement. Mala, 
comme il n'y a encore aucune forme de ces machines qui soit consacrée par la pra- 
tique, et que nous voulons nous borner aux machines d'un usage habituel, nous 
ne nommons ici les machines à rotation immédiate que pour faire connaître la dis- 
tinction des termes , et non dans le dessein d'en traiter plus au long dans le reste de 
cet ouvrage. 

Les trois genres de machines que nous venons d'expliquer diffèrent , comme oq 
le voit , par le mode d'application ou de transmission de la force motrice développée 
par la vapeur. Mais, en outre, il est clair que, dans chacun de ces genres, cette 
force motrice cUe-mème peut être produite de diverses manières , selon qu'on utili- 
sera l'une ou l'autre des diverses propriétés qui résident dans la vapeur , savoir : sa 
force élastique, sa détente et sa condensation. Chacun des genres désignés plus haut 
peut donc donner lieu à une nouvelle classe de machines , suivant la combinaison qui 
y sera employée pour produire la force motrice. Ainsi, les machines peuvent être à haute 
ou à basse pression , à détente ou sans détente , à condensation ou sans condensation. 

On dit en général qu'une machine est à haute pression , lorsqu'on y forme la vapeur 
sous une pression considérable dans la chaudière^ et l'on dit au contraire qu'elle est 
à basse pression , quand la pression dans la chaudière n'excède la pression atmosphé- 
rique que de 3 ou 4 livres anglaises par pouce carré, ou de 0.25 ou de 0.50 
kilogramme par centimètre carré. Néanmoins , on donne le nom spécial de machine 
à JuLule pression à une classe particulière de machines , dans lesquelles tout l'effet 
produit résulte de la haute pression de la vapeur qu'on y emploie , sans qu'on cher- 
che a utiliser sa détente ni sa condensation. 
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On dit qu'une machine est à détente ou expansive , lorsqu'on y emploie la détente 
ou expansion de la vapeur , c'est-à-dire lorsque Ton intercepte Tarrivée de la vapeur 
de la chaudière avant la fin de la course du piston. Dans ce cas, la pression dans 
la chaudière doit toujours être plus considérable qu'il n'est nécessaire pour surmon- 
ter la résistance due au travail de la machine. La vapeur de la chaudière pénètre 
donc dans le cylindre avec un excès de pression , et elle tend d'abord à communiquer 
au piston un mouvement accéléré ; puis , dès qu'on intercepte la communication en- 
tre les deux vases, la vapeur reçue jusqu'alors dans le cylindre commence à s'y 
détendre graduellement. Ainsi, elle presse de moins en moins le pbton , et tend à 
laisser son mouvement se ralentir. Mais il résulte de cette pression , trop forte d'abord 
et trop faible ensuite , une pression moyenne durant la course , qui suffit pour cxécu<* 
ter le travail de la machine. D'un autre côté, comme on voit que la vapeur sort de 
la machine à une pression moindre que la résistance du piston , c'est*à-dire à une 
pression , et , par conséquent , à une température moindre que si cette vapeur avait 
agi pendant toute la course avec une intensité égale à la résistance , il est clair que la 
vapeur emporte avec elle , après avoir produit son effet , une moindre quantité de 
calorique que si elle avait été admise dans le cylindre pendant toute la course du 
piston. On comprend donc immédiatement qu'il doit résulter de cette cause une éco- 
nomie en faveur des machines à détente. 

On appelle machines sans détente ou non expansives , celles où l'on ne fait point 
usage de la détente de la vapeur, c'est-à-dire dans lesquelles la vapeur de la chau- 
dière pénètre librement dans le cylindre pendant toute la durée de la course du piston. 

Enfin , les macliines à condensation sont celles dans lesquelles la vapeur est con- 
densée, avant de sortir de la machine; et les machines sans condensation, celles 
dans lesquelles la vapeur s'échappe librement dans l'air et sans être condensée , après 
avoir produit son effet dans le cylindre. 

Ces distinctions étant établies , nous diviserons les machines à vapeur en trois genres, 
et chaque genre en plusieurs classes , selon les différences qui existent entre les divers 
systèmes en usage , les seuls dont nous nous occuperons dans cet ouvrage. 

Le premier genre se composera des machines à double action , sans détente, com- 
prenant , comme subdivisions , celles qui sont sans condensation et stationnaircs , ou 
les machines à haute pression , proprement dites ; celles qui sont sans condensation et 
se transportent elles-mêmes avec leur charge , ou les locomotives ; et, enfin , celles qui 
sont à condensation , ou les machines de Watt à double effet. Toutes ces machines 
sont rotatives. 

Dans le deuxième genre , nous placerons les machines à dotible action, à détente , qui 
formeront de même trois classes : celles à condensation et à détente dans un seul 
cylindre , ou les machines de Cornwall à double action ; celles à condensation et à 
détente dans deux cylindres , ou les machines de Woolf ; et , enfin , celles à détente 
sans condensation, ou les machines d'Évans. Toutes ces machines sont encore 
rotatives. 
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Dans le troisième genre , enfin , nous placerons les machines & simple action , qui 
formeront encore trois classes : celles à basse pression , ou les machines de Watt à 
simple action ; celles à haute pression , ou les machines de Cornwall à simple action ; 
et celles où la vapeur n'agit que comme force accessoire , ou les machines atmos- 
phériques. Ces trois espèces de machines ne sont pas rotatives , ou du moins ne le 
sont que très-rarement. 

Cest en suivant cette classification que nous traiterons des diverses espèces de ma- 
chines à vapeur, dans le cours de cet ouvrage. Nous donnerons d'abord une théorie 
générale de la machine à vapeur , qui s'applique immédiatement à toutes les ma- 
chines à vapeur rotatives , ou aux deux premiers genres de machines , et qui , si elle 
n'inclut pas d'une manière absolue le troisième genre , ou les machines à simple action , 
sert du moins de fondation à leur théorie. Ensuite , nous passerons successivement aux 
développemens relatifs à chaque espèce de machines mentionnée plus haut. 

S IL Des divers problèmes qui se présentent dans le calcul des machines à vapeur. 

Quand une machine à vapeur est construite, et qu'il est, par conséquent, déterminé, 
d'une manière invariable , si elle est à double ou à simple action , à haute ou à basse 
pression , à condensation ou sans condensation , et qu'en outre , la vaporisation de 
sa chaudière est maintenue constante par les soins du machiniste , on peut encore» 
néanmoins, modifier les effets qu'elle produit , en changeant , soit le degré de détente 
auquel on fait agir la vapeur dans le cylindre (si la machine est à détente)^ soit la vitesse 
que l'on fixe pour le mouvement, soit la charge que l'on impose à la machine; et,, 
en outre, tous ces effets changeront eux-mêmes chaque fois qu'on fera varier, dan» 
les limites possibles, la vaporisation effectuée dans la chaudière. 

Il suit de là que, dans une machine construite, les données invariables sont le sys^ 
tèmc et les dimensions de tout genre de la machine , et que les variables ou indé- 
terminées sont la détente de la vapeur , la vitesse de la machine, sa charge et, enfin , 
la vaporisation actuellement opérée dans sa chaudière. Mais , parmi ces indéterminées, 
il en est une cependant qui est sujette à être fixée à priori ; c'est la détente de la vapeur, 
puisque nous avons vu qu'il y a des machines où cette détente est nulle. Il faut 
donc , pour comprendre tous les cas , considérer successivement celui où la détente 
est fixée à l'avance , et celui où l'on peut la faire varier à volonté ; et alors , il ne 
reste plus de variables totalement indépendantes que la vitesse, la charge et la vapo- 
risation. 

D'après ces considérations, on voit que l'on doit distinguer trois cas dans le travail 
d'une machine : celui où elle travaille à une détente donnée de la vapeur, et avec une 
vitesse , une charge ou une vaporisation quelconques ; celui où elle travaille à une 
détente donnée , et avec la vitesse , la charge ou la vaporisation qui conviennent 
à la production de son maximum d'effet utile, avec cette détente) et enfin , celui où 
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la détente, ayant d*abord été réglée pour le travail le plus favorable de la vapeur 
dans la machine, on lui donne, en outre, la vitesse, la charge ou la vaporisa- 
tion le plus avantageuses pour cette détente : ce qui produit , par conséquent , le 
maximum absolu d effet utile pour cette machine. 

Dans chacun de ces trois cas , on peut avoir à déterminer Tune quelconque des 
trois indéterminées , savoir : la vitesse , la charge ou la vaporisation. En outre , 
après la solution de ces trois problèmes , il s'en présente encore un quatrième , 
qui est un corollaire des premiers et qui consiste à déterminer Teffet utile de la 
machine, et cet effet utile lui-même peut s'exprimer sous plusieurs formes diffé- 
rentes , comme nous le verrons dans un instant. Il suit donc de là que les diveia 
problèmes que l'on peut avoir à résoudre, pour chacun des trois cas indiqués ci- 
dessus, et pour les différentes espèces de machines, sont les suivans : 

i **. Étant données la vaporisation et la charge d'une machine entièremenC oon* 
nue du reste , déterminer la vitesse que prendra la machine avec cette charge. 

S"*. Connaissant , au contraire , la vaporisation et la vitesse auxquelles on veut 
faire travailler la machine , déterminer la charge qu'elle pourra mettre en mouve- 
ment à la vitesse donnée. 

S*. Connaissant la charge que doit mouvoir la machine, et la vitesse qu'eUe 
doit imprimer à cette charge, déterminer la vaporisation dont doit être capable 
eette machine , et , par conséquent , les dimensions qu'il faut donner à sa ehaa- 
diére , pour que les effets voulus soient produits. 

4*. Connaissant toutes les données indiquées plus haut , déterminer l'effet utile 
que la nuichine produira , à une vitesse fixée ou avec une charge déterminée » 
aous les différentes formes qui suivent , savoir : 

L'effet utile que produira la machine, exprimé en livres élevées i un pied, o« 
en kilogrammes élevés à un mètre par minute ; 

Le même effet utile , exprimé en chevaux ; 

L'effet utile que la machine produira par unité de poids de combustible; 

L'effet utile que la machine produira par pied cube ou mètre cube d'eau vaporisé; 

Le poids de combustible qui produira l'effet d'un cheval; 

Le volume d'eau vaporisé qui produira l'effet d'un cheval; 

L'effet, en chevaux, que produira la consommation d'une unité de poids de 
combustible ; 

L'effet, en chevaux, que produira chaque unité de volume d'eau vaporisée. 

Dans la théorie que nous allons développer , ces divers problèmes seront résolus 
dans les trois cas mentionnés plus haut. Dans les deux derniers cas, par consé- 
quent , ils feront connaître la vitesse, la charge, la vaporisation et les effets qui 
correspondent au maximum d'effet utile ^ relatif ou absolu ^ de la machine. 

Dans la théorie ordinaire des machines & vapeur , on n'avait jamais entrepris 
que de résoudre trois questions, savoir : déterminer la charge, la vaporisation et 
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reffet utile ( sous diverses formes ) 9 et nous avons vu que la solution en était 
fautive. Quant à la détermination de la vitesse pour une charge donnée, on n'en 
avait proposé aucune solution; et la nature même de la théorie qu'on employait 
ne permettait pas de distinguer dans les machines Texistenee des trois cas qui s'y 
rencontrent réellement. Il est donc possible que les énoncés que nous venons de 
présenter paraissent d'abord un peu obscurs , exprimés ainsi en termes généraux , 
et comportant des rapports sous lesquels on n'a pas coutume de considérer les ma- 
chines ; mais ils s'expliqueront à mesure que nous entrerons dans la question , et 
Ton en verra à la fois la solution et Findispensable nécessité , pour calculer d'une 
manière exacte , soit les proportions , soit les effets des machines à vapeur de tout 
genre et de tout système* 

S m. De Funiformité du mouvement dans les machines à vapeur. 

Nous avons , dans le chap. III , fait connaître les appareils au moyen desquels^ 
on régularise le mouvement des machines , soit à double , soit à simple action. 
Pour nous en tenir en ce moment aux .machines rotatives à double action, que 
nous traiterons d'abord, ces appareils consistent dans le volant, la soupape à gorge, 
le gouverneur et le registre de la cheminée, et nous ajouterons de plus le mano- 
mètre à mercure , dont l'emploi n'est pas moins important pour cet usage , ainsi 
qu'on le verra bientôt. Ces instrumens ont été décrits ; mais, comme la théorie que 
nous allons présenter repose particulièrement sur l'établissement du mouvement uni- 
forme des machines , et que l'effet réel de quelques-uns des appareils mentionnés 
plus haut a été mal compris , ce qui a contribué à introduire des erreurs dans la théo- 
rie ordinaire des machines à vapeur , nous expliquerons d'abord , avec plus de détails, 
par quels moyens, en réalité, ces appareils produisent l'uniformité du mouvement dans 
les machines. 

Le volant est , comme nous l'avons dit , une roue très-pesante montée sur l'arbre 
de la machine. A l'origine du mouvement , le poids considérable de cette pièce, et, 
par conséquent, la difficulté qu'il y a de la faire passer du repos à la vitesse de rota- 
tion qu'elle doit avoir pendant le travail , présentent nécessairement un surplus de 
résistance à l'action de la vapeur. Ainsi, la machine ne prend d'abord qu'une vitesse 
très-faible ; mais , comme le machiniste a soin d'aider le premier effet de la vapeur , 
en poussant aux rais du volant , et que la vapeur continue de communiquer au pis- 
ton de nouvelles impulsions , la machine finit par arriver à une certaine vitesse de 
r^me qui dépend, d'une part, de la production de vapeur dans la chaudière, et 
d'autre part, de la résistance totale opposée au mouvement. Alors l'inertie du volant 
ne présente plus aucune résistance propre ; elle ne fait que maintenir l'uniformité du 
mouvement, par la quantité de travail qu'elle absorbe chaque fois que sa vitesse est 
augmentée , et par celle qu'elle développe chaque fois que sa vitesse est diminuée. 
£n effet , si un surplus accidentel de vaporisation survient dans la chaudière , l'excès 
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de travail ainsi appliqué par la vapeur , tendra à augmenter la vitesse de la machine ; 
mais la portion considérable de ce travail qui sera absorbée par le volant , dés Tins- 
tant que sa vitesse commencera à s'accélérer , empêchera cette vitesse de s'accroître 
d'une quantité sensible. Et si , au contraire , c'est l'ouvrage exécuté par la machine 
qui offre momentanément un surplus de résistance , la vitesse tendra nécessairement 
à diminuer. Mais, comme alors le volant continuera toujours son mouvement en vertu 
de sa force d'inertie, il entraînera le mécanisme dans l'instant que la force motrice 
deviendra insuffisante , c'est-à-dire qu'il développera une certaine quantité de travail , 
laquelle, ajoutée à celle que continue de fournir la vapeur , maintiendra le mouve- 
ment presque aussi rapide qu'auparavant. 

Le volant sert donc à régulariser le mouvement de la machine , en s'opposant i 
l'effet des causes perturbatrices dont l'intensité n'excède pas certaines limites ; mais, 
s'il se produit , par exemple , dans la chaudière un excès de vaporisation continué 
pendant un temps suffisant , ou dans les ateliers un excès de résistance d'une inten- 
sité assez considérable , il est clair que la vitesse du volant , lente , il est vrai , à se 
modifier , finirait cependant par prendre le régime convenable à la nouvelle vapo- 
risation ou à la nouvelle intensité de la résistance. Alors le volant ne suffira plus 
pour maintenir l'uniformité du mouvement de la machine , et la vitesse commencera 
peu à peu à augmenter ou à diminuer. Mais nous avons vu que sitôt que la vitesse 
du volant, et, par conséquent, celle du gouverneur, augmente ou diminue, la sou- 
pape à gorge commence à fermer ou à ouvrir de plus en plus le passage de la 
vapeur , et que cet effet se continue jusqu'à ce que la machine soit revenue à sa 
vitesse régulière. Dans ce cas donc , le gouverneur et la soupape à gorge commen- 
ceront à exercer leur action , et c*est leur influence qui rétablira l'uniformité du 
mouvement. 

En effet, si l'on suppose qu'on ait, pour un instant, poussé le feu trop violemment, 
ou suspendu Talimentation de la chaudière , ce qui , en supprimant une cause perma- 
nente de refroidissement, produit un effet semblable, il arrivera que la quantité d'eau 
vaporisée par minute dans la chaudière , augmentera. Cependant, comme dans le pre- 
mier instant l'inertie du volant s'opposera ù ce que la vitesse du piston s'accroisse 
d'une quantité sensible, la dépense de vapeur par le cylindre continuera d'être la même. 
Le premier effet de ce surplus de vaporkation sera donc que la vapeur non dépensée 
s'accumulera dans la chaudière. Mais, comme l'espace qui lui est réservé pour son 
accumulation est d'une étendue limitée, la densité de cette vapeur, et, par con- 
séquent, aussi sa force élastique, croîtront en même temps; et cet accroissement de 
densité continuera tant que la vapeur de la chaudière ne pourra pas s'écouler en 
totalité, à mesure de sa formation. Si l'ouverture de la soupape à gorge restait 
invariable , ou si , rétrécie d'abord , elle était ensuite laissée au même point , il am- 
verait bientôt que toute la vapeur de la chaudière par\îendrait à s*écouler dans le 
cylindre par cette ouverture^ puisque, outre une plus grande vitesse de sortie due 
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à la pression » la densité croissante de la vapeur permet qu'il s'en écoule une quan- 
tité de plus en plus grande par le même orifice , et dans un temps donné. Ainsi, 
après le premier instant, la masse de vapeur admise dans le cylindre, et, par 
conséquent aussi, la vitesse du piston, deviendraient plus considérables. Mais comme, 
à mesure que la vitesse du mouvement tend à augmenter, Torifice continue à se 
rétrécir de plus en plus, il est clair que malgré laccroissement de densité de la 
vapeur dans la chaudière , et de sa vitesse d'écoulement , le mouvement de la machine 
se maintiendra néanmoins uniforme. Si la vaporisation, au lieu d'éprouver une 
augmentation, éprouve au contraire une réduction, ou, ce qui revient au même, 
si le travail exécuté par la machine présente momentanément un surplus de résis- 
tance, les effets opposés auront lieu. Dans ce cas, la réserve de vapeur dans la 
chaudière diminuera , et , par conséquent aussi , la densité de cette vapeur. Mais , 
comme le gouverneur ouvrira de plus en plus la soupape à gorge, le passage de 
eelle^i permettra l'entrée dans le cylindre d'un plus grand volume de cette vapeur, 
et ainsi la vitesse pourra être conservée sans altération* 

La soupape à gorge , mise en jeu par le gouverneur , doit donc maintenir l'uni- 
formité du mouvement, malgré l'excès ou l'insuffisance momentanés de la vapori- 
sation dans la chaudière. Mais on voit que si cet effet se produit, ce n*est pas, 
comme le veut l'ancienne théorie, parce que la vapeur, en traversant un passage 
plus ou moins étroit, changerait de force élastique, ce qui est inadmissible, et 
arriverait dans le cylindre avec une pression plus ou moins grande, ce qui est 
paiement impossible, puisqu'il faut toujours que la pression dans le cylindre soit 
égale à la résistance du piston ; mais que c'est réellement parce que la réserve de 
vapeur de la chaudière supplée alors à ce qui peut manquer à la force motrice, 
ou recueille au contraire ce que celle-ci produit de trop. Et, comme nous l'avons 
déjà dit ailleurs, le rétrécissement du passage n'est pas accompagné d'une dimi- 
nution de pression dans le cylindre, mais bien d'une augmentation de pression 
dans la chaudière. 

D'après ce que nous venons de dire, la soupape à gorge corrige les irrégulari- 
tés du mouvement, en empêchant tout excès, ou au contraire toute insuffisance 
de vaporisation dans la chaudière , relativement à l'ouvrage à exéjuter , d'agir sur 
la vitesse de la machine elle-même , et en les réduisant uniquement à accroître ou 
diminuer la réserve de vapeur renfermée dans la chaudière. Mais il est évident que 
si ces effets se prolongeaient pendant un temps suffisant , l'excès de vapeur amas- 
sée dans la chaudière et arrêtée par le rétrécissement continuel de la soupape à 
gorge ferait souffler la soupape de sûreté et se perdrait dans l'amosphère, et que 
dans le cas d'une insuffisance de production, la réserve de vapeur serait bientôt 
épuisée, de sorte que l'ouverture, même totale, de la soupape à gorge, serait sans 
effet, et que la vitesse du mouvement diminuerait. Pour empêcher la déperdition 
de vapeur dans le premier cas , et la diminution de vitesse dans le second , il fau- 

SO 
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dra donc que le chauffeur , en s'aident pour cela du registre de la cheminée , diminue 
ou excite davantage son feu , selon le besoin ; et c'est là , en définitive , la condition 
essentielle de la régularité du mouvement. 

Mais , pour aider le machiniste à atteindre ce but, il y a encore un autre instrameni 
non moins utile que les précédens : c'est le manomètre à mercure. Cet instrument , 
dont nous avons donné une description dans le chap. II de cet ouvrage, indique 
à chaque instant la pression de la vapeur dans la chaudière , ou dans le tube qui 
conduit de la chaudière au cylindre à vapeur. Lorsque la machine est en mouve- 
ment , c'est le devoir du machiniste d'examiner continuellement le manomètre , et de 
le maintenir , sans variation , au degré qu'il avait au départ de la machine. En 
observant les indications de cet instrument , on trouve , sans exception , que chaque 
fois que la pression baisse , si l'on ne laisse pas agir le gouverneur, la vitesse de la ma- 
chine commence à diminuer , et qu'on ne ramène cette vitesse au degré convenable , 
qu'en fesant remonter la pression du manomètre au point fixé. C'est cette observation 
qui a contribué , sans doute , à confirmer l'opinion que la pression du manomètre , 
ou la pression dans la chaudière , doit représenter, à très-peu près , la pression de la 
vapeur dans le cylindre , c'est-à-dire la pression nécessaire pour surmonter la résis- 
tance du piston , puisque chaque fois que cette pression diminue , la force motrice 
parait devenir insuffisante pour maintenir le mouvement. Et de cette opinion soni 
provenus les calculs erronés dont nous avons parlé dans le premier chapitre , et dans 
lesquels on regarde la pression dans la chaudière ou dans le tube à vapeur , comme 
représentant, à très-peu près, la pression motrice dans le cylindre. Mais la vérité est 
que ce n'est là qu'une interprétation fautive des faits. Si la vitesse de la machine di-- 
minue quand la pression baisse dans la chaudière , ce n'est pas , du moins sauf les cas 
particuliers , parce que la pression de la vapeur devient insuffisante pour surmonter la 
résistance ; c'est parce que la diminution de pression dans la chaudière est un signe 
certain d'une diminution de vaporisation , el que cette diminution de vaporisation en* 
traîne nécessairement une réduction de vitesse de la machine. En d'autres termes , 
si le manque d'attention du machiniste à entretenir le feu produit une diminution 
dans la vaporisation de la chaudière , il en résultera à l'instant deux effets simultanés : 
le premier , que la pression baissera dans la chaudière , parce que la vaporisation pro* 
duite ne suffisant plus à la dépense , la résen^e de vapeur diminuera dans la chau- 
dière , et , par conséquent , sa pression baissera ; et le second , que la vitesse de la 
machine se réduira en proportion de la vaporisation. Lorsqu'on attribue la dimi- 
nution de vitesse à la diminution de pression , on fait donc Terreur de prendre l'effet 
pour la cause ; car la diminution de pression n'est ici qu'un effet de la diminution de 
vaporisation , et c'est celle-ci qui est la véritable cause. Et la preuve que la diminution 
de pression dans la chaudière n'est pour rien dans l'effet observé , c'est que la même 
machine qui travaille régulièrement à iO livres , par exemple , de pression effective , 
par pouce carré dans la chaudière , et qui , lorsqu'on n'y fait pas usage du gouverneur, 
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diminue de vitesse- sitôt que la pression baisse seulement à 39 livres , peut cepen- 
dant 9 presque toujours , travailler tout aussi bien à une pression effective régulière 
de 20 livres par pouce carré , et même au-dessous , pourvu seulement que cette 
pression ait été la pression de départ de la machine. Cest ce que nous avons 
montré dans nos expériences sur les machines locomotives , et ce que Ton reconnaît 
plus facilement encore dans les expériences que nous avons rapportées $y , chap. I, 
sur une machine à haute pression et sur une machine d'Evans. 

Pour se rendre compte de la manière dont ce dernier effet peut se produire , suppo- 
sons que , dans une machine à haute pression , la résistance totale du piston , et tous 
frottcmens compris , soit de 30 livres par pouce carré ; ce qui , en retranchant la 
pression de latmosphère , qui , dans ces machines , exerce son action contre le piston , 
bisse une résistance effective de 15 livres environ par pouce carré. Dans ce cas» 
il est clair qu'une pression effective de 20 livres par pouce carré dans La chaudière 
sera plus que sufGsante pour surmonter la résistance. Si donc , ayant fait monter la 
pression effective à 20 livres par pouce carré dans la chaudière , on met la machine 
en mouvement , il est évident qu'elle exécutera son ouvrage. Seulement , comme 
la pression dans la chaudière n'excédera que très-peu la pression dans le cylindre, 
la machine aura plus de peine à se mettre en mouvement à l'origine du travail , et 
die sera plus sujette à se ralentir chaque fois qu'on négligera le feu , parce que la ré- 
serve de vapeur dans la chaudière sera peu considérable. Mais , à cela près , la machine 
travaillera très-bien à la pression effective de 20 livres par pouce carré ; et , pourvu 
que la vaporisation dans la chaudière soit soutenue convenablement et sans varia- 
tion, ce qu'on reconnaîtra au manomètre, la machine prendra et conservera la 
vitesse voulue pour le travail; car on sait que la chaudière peut vaporiser autant 
d'eau par minute , sous la pression de 20 livres par pouce carré , que sous toute 
autre pression. 

Mais actuellement, supposons qu'on arrête la machine, et qu'après avoir laissé 
la pression effective dans la chaudière monter à 40 livres par pouce carré, on 
remette la machine en mouvement , elle exécutera son ouvrage comme auparavant. 
Seulement, dans le moment où Ton réglera le gouverneur pour avoir la vitesse 
convenable au travail régulier, il faudra, d'après ce que nous avons expliqué plus 
haut, fixer la soupape à gorge à une moindre ouverture que dans le cas précé- 
dent; parce que, outre une vitesse d'écoulement plus considérable, la vapeur à la 
pression effective de 40 livres par pouce carré ayant une densité beaucoup plus 
grande qu'à la pression de 20 livres par pouce carré, il n'en faudra qu'un moin- 
dre volume pour subvenir à la dépense du cylindre, à la vitesse fixée. Ainsi, la 
machine travaillera dans ce second cas, comme dans le premier, en ayant l'avan- 
tage, toutefois, de se mettre plus facilement en mouvement et de maintenir plus 
facilement sa vitesse. Mais l'on verra , dans le premier cas , la pression de la vapeur 
dans la chaudière être à-peu-près la même que dans le cylindre ; et dans le second , 
la pression dans la chaudière être le double de la pression dans le cylindre. 
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Nous venons de dire que si , dans les deux cas considérés , la vitesse de la ma- 
chine doit être maintenue la même , il faudra nécessairement que la soupape & gorge 
soit fixée à une moindre ouverture, dans le cas de la plus forte pression. Mais, si 
le travail de la machine n'exige pas impérieusement cette condition , comme cela arrive 
trés-frcquemment dans des machines stationnaires que Ton fait quelquefois travailler 
à raison de 150 pieds, et d*autres fois & raison de 300 pieds par minute « pour le 
piston, et comme cela a toujours lieu dans les machines locomotives et dans les 
bateaux à vapeur , alors on pourra laisser la soupape à gorge ouverte » dans le second 
cas, au même point que dans le premier. Il en résultera que, pour maintenir la 
pression eflective à 40 livres par pouce carré dans la chaudière , malgré la grandeur 
du passage de la soupape à gorge , il faudra augmenter considérablement la vapori- 
sation ; mais , si les dimensions du foyer et de la chaudière se prêtent à cette aug- 
mentation , ce qui est à croire d*après Texcès de puissance qu'on est , avec raison « 
dans rhabitude de leur donner , ou plutôt , si dans le premier cas considéré on 8*é» 
tait contenté de produire dans la chaudière une vaporisation très-modérée, il sera 
possible de remplir la condition voulue. Alors , dans les deux cas , la charge de la 
machine sera exactement la même , ainsi que l'ouverture de la soupape à gorge , et 
cependant, dans un cas, la pression effective dans la chaudière sera de 30 livres 
par pouce carré, tandis qu'elle sera de 40 livres par pouce carré dans le second. Ce 
sont précisément les résultats obtenus dans les expériences que nous avons rappor- 
tées dans le chap. I. 

Il résulte donc de ce qui précède , que tout calcul fondé sur la pression dans la 
chaudière , pour en déduire la pression dans le cylindre ou les effets de la machine, 
est nécessairement appuyé sur une base fausse, ce que nous avons déjà établi par 
d'autres considérations dans le chap. I; que le manomètre à mercure n'est pas, 
comme on le croit, un instrument propre à faire connaitre, ni par égalité, ni par 
proportion, la pression de la vapeur dans le cylindre, et que ce n'est pas pour con- 
server l'intensité nécessaire de la pression motrice , que le machiniste doit le main- 
tenir constamment au même point; mais que c'est simplement un appareil indiquant 
toutes les variations de la vaporisation dans la chaudière , et que c'est pour connai- 
tre et corriger ces variations que le machiniste doit observer sans relâche ses indi- 
cations. 

Pour résumer ce que nous avons dit dans ce paragraphe, on voit que le volant 
suffit pour régulariser le mouvement , et rendre insensibles les in^lités de la vapo- 
risation dans la chaudière, ou de la résistance du travail, toutes les fois que ces 
inégalités sont faibles ou de peu de durée; que si elles sont plus considérables ou 
plus longtemps continuées , la soupape à gorge en corrige alors les effets ; qu'au delà 
d'une certaine limite cependant , ce mode devient encore insuffisant, de sorte qu'en défi- 
nitive , le vrai moyen de régularisation de la vitesse consiste dans le soin du ma- 
chiniste & entretenir le feu au degré d'intensité convenable; et qu'enfin ce résultat 
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est facilité par Tusage du registre de la cheminée , qui permet de régler le tirage 
du foyer, et par l'usage du manomètre à mercure , qui indique à chaque instant les 
variations que subit la production de vapeur dans la chaudière. 

Ces développemens nous ont paru indispensables pour bien faire comprendre com- 
ment le mouvement uniforme s'établit dans les machines , et pour baser leur théorie 
sur les véritables causes qui déterminent leurs effets. 

ARTICLE II. 

DES EFFETS DES MACHINES , DANS LE CAS d'uNE COURSE d'aDMISSION DONNÉE , AVEC UNE 

VITESSE, UNE CHARGE OU UNE VAPORISATION QUELCONQUES. 

S I. De la vitesse du piston avec une vaporisation et une charge données. 

Après avoir exposé d'une manière succincte , dans le premier chapitre de cet ou- 
vrage , la manière dont nous concevons le mode d'action de la vapeur dans les machi- 
nes y nous allons passer maintenant au développement complet de la théorie dont 
nous n'avons encore donné qu'une esquisse fort imparfaite , et à la solution des 
divers problèmes qui peuvent se présenter dans le travail ou dans la construction 
des machines à vapeur. 

Pour embrasser immédiatement le mode d'action le plus complet de la vapeur , 
nous supposerons une machine travaillant par détente , avec une pression quelcon- 
que dans la chaudière , et avec condensation. Et, pour passer ensuite aux machines 
où l'on n'emploie pas la détente, ou bien à celles où l'on n'emploie pas la conden- 
sation , il suffira de faire , dans les équations générales , les suppressions ou les subs- 
titutions convenables. 

Nous rappellerons avant tout que dans le § VI du chap. II , nous avons démontré 
que , pendant toute son action dans la machine , la vapeur reste continuellement 
h l'état de vapeur au maximum de densité pour sa température ; et nous en avons 
tiré cette déduction, que quand la vapeur passe, dans une machine, d'un certain 
volume connu M* à un autre volume également connu M , et que sa pression varie 
en conséquence , et passe de la pression connue p' à une autre pression inconnue p , 
cette pression p peut se déterminer par la formule suivante : 

p = -jj-(n + p')— n, (c) 

dans laquelle la constante n a, selon le cas, les valeurs indiquées § IV, chap. II. 
Cela posé , d'après ce que l'on sait déjà de la théorie proposée , la relation que 
nous cherchons entre les diverses données du problème se déduira de deux condi- 
tions générales ; la première exprimant que la machine est arrivée au mouvement 
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uniforme , et , par conséquent , que la quantité de travail appliquée par la puissance 
est égale h la quantité d'action développée par la résistance ; la seconde , qu'il y a 
nécessairement égalité entre la masse de vapeur dépensée par le cylindre et la msase 
de vapeur produite dans la chaudière. 

Soient P la pression absolue de la vapeur dans la chaudière, et P' la pression moyenne 
qu'aura cette vapeur pendant son arrivée dans le cylindre, pression qui sera tou- 
jours moindre que P , excepté dans un cas particulier que nous traiterons plus loin ; 
nous disons la pression moyenne ^ parce que, durant son admission dans le cylindre , 
la vapeur subira une certaine dilatation qui fera varier sa pression , celle-ci étant 
plus considérable au moment de l'ouverture du régulateur pour l'admission de la va- 
peur, qu'au moment de la clôture du même régulateur pour le commencement de la 
détente proprement dite. La vapeur pénétrera donc dans le cylindre à la pression P% 
et elle continuera d'affluer avec cette pression et de produire un effet correspondant, 
jusqu'à ce que la communication entre la chaudière et le cylindre soit interceptée. 
Alors , il cessera d'arriver de la vapeur nouvelle dans le cylindre , mais celle qui y est 
déjà parvenue commencera à se dilater pendant le reste de la course du piston , en 
produisant , par sa détente , une certaine quantité de travail , qui s'ajoutera à celle déjà 
produite pendant la période d'admission de la vapeur. 

P étant la pression de la vapeur dans la chaudière , et P* la pression qu'elle 
prendra à son arrivée dans le cylindre , avant la détente , soit « la pression de cette 
vapeur en un point quelconque de la détente. Soient , en même temps , t la longueur 
totale de la course du piston , F la course d'admission , ou portion de course parcourue 
pendant l'admission de la vapeur dans le cylindre , et a la portion qui correspond au 
point où la vapeur a acquis la pression tt. EnGn , soient encore a Taire du piston , 
et c la liberté du cylindre , c'est-à-dire , l'espace libre qui existe à chaque bout du 
cylindre , au-delà de la portion parcourue par le piston , et qui se remplit nécessai- 
rement de vapeur à chaque course , cet espace , y compris les passages aboutissans , 
étant supposé représenté par une longueur équivalente du cylindre. 

Si l'on prend le piston au moment où la longueur de course parcourue est i , et la 
pression « , on verra que si le piston parcourt , en outre , un espace élémentûre dx , 
le travail élémentaire produit dans ce mouvement sera nodi ; car dx étant l'espace par- 
couru , et it la pression par unité de surface , «a sera la pression exercée sur toute la 
surface du piston , et, par conséquent, va%dx sera le travail correspondant. 

Mais, d'un autre côté, puisque, dans l'instant que nous considérons , l'espace par- 
couru par le piston est exprimé par x , il s'ensuit que , dans ce même instant , le volume 
o(/^-f-c), occupé par la vapeur avant la détente , est devenu a(À -f-c). Donc, d'après 
réquation (c ) précédemment indiquée , il existe entre les deux pressions correspon* 
dantes P et tc , la relation 

ir = /n+PM?i-^ — II. 



(«+^')4^ 
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Qr , en multipliant les deux membres de cette équation par adx , on en déduit 

iïarfa = a(r-f-c)(n + P')— 7- nadx. 

Cette expression donnera donc la quantité de travail élémentaire produit par la dé- 
tente y pendant que le piston parcourt Tespace di ; et si Ton en prend Tintégrale entre 
les limites P et I , on aura TefTet total produit par la détente de la vapeur , depuis 
le moment où elle est interceptée jusqu'à la 6n de la course , savoir : 

a(I. + c)(n + P')logi±î-na(t-r), 

expression où le logarithme indiqué est un logarithme hyperbolique. 

Cette quantité exprimant le travail effectué pendant la portion de course durant 
laquelle il y a eu détente^ en y ajoutant Teffet PW% produit pendant la partie anté- 
rieure P de cette course , ou avant le commencement de la détente y on aura pour 
le travail total développé par la vapeur durant toute la course du piston , 

Mais la machine étant supposée parvenue au mouvement uniforme , le travail dé- 
veloppé par le moteur doit être égal à celui qui est développé par la résistance. 
En représentant par R la pression totale exercée sur l'unité de surface du piston , 
en vertu de cette résistance , ou plutôt en vertu de toutes les résistances diverses 
qui ont Ueu dans la machine , le travail qu'elle aura développé pendant une course 
aura pour expression 

oRL 

Donc y on doit avoir la relation 

a(/. + c)(n + P')(^^ + log^^)-«at = «W. (A) 

qui est la première relation générale entre les diverses données du problème. 

Cette équation exprimant que le travail développé par la puissance se retrouve en 
entier dans l'effet produit , on remarquera que , pour qu'elle ait lieu , il n'est pas né- 
cessaire que le mouvement de la machine soit strictement uniforme. Il peut également 
être composé d'oscillations égales^ partant chaque fois d'une vitesse nulle pour reve- 
nir à une vitesse nulle , pourvu que les oscillations successives aient lieu en temps 
égaux , et que les changemens de vitesse se fassent par degrés insensibles , de manière 
à éviter la perte de force vive. 

On doit observer également que si, dans cette expression, on fait ^ = /, ce qui 
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revient à supposer que la machine travaille sans détente , Téquation se réduit à P* ssR : 
c*est-à-dire que , dans ce cas , la pression de la vapeur dans le cylindre sera égale â 
la pression de la résistance contre le piston ; et c*est , en effet , ce qu'on doit recon- 
naître à priori , car la seule force motrice appliquée par la vapeur , consistant alors 
dans sa pression constante sur le piston , il faut que cette force soit égale à la résis- 
tance , puisque sans cela le mouvement ne pourrait rester uniforme* 

Nous venons dobtenir la première relation générale entre les données et les incon- 
nues du problème. Maintenant il s'agit d'obtenir une seconde relation résultant de 
l'égalité entre la production et la dépense de vapeur. Pour cela , si l'on exprime par 
S le volume d'eau vaporisé par la chaudière dans l'unité de temps , et transmis au 
cylindre, ce volume, en arrivant dans le cylindre, transformé en vapeur à la pression 
P* , y deviendra , d'après la relation déjà énoncée (a), 

tnS 



n + F 



Ce sera donc le volume de vapeur , à la pression P* , fourni par la chaudière dans 
l'unité de temps, ou dans une minute, par exemple. D'autre part, a (P-^-c) étant 
le volume de cette vapeur qui se dépense par coups de piston , s'il y a K coups de 
piston par minute , la dépense par minute sera 

Ka(r + c). 

Itfais si l'on exprime par v la vitesse du piston par minute , on aura aussi t; = K/ ; 

(Ce qui donne K^^y. Donc, la dépense ci-dessus sera 

l 

Donc, puisqu'il y a égalité entre la production et la dépense de vapeur, on aura 
l'équation 

— -_. as va — j— , (B) 

qui est la seconde relation générale entre les données et les inconnues du problème. 
Par conséquent , en éliminant P* entre les deux équations ( A ) et ( B ) , on aura , 
pour la relation définitive cherchée^ 
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l A^c 

Dans cette équation le logarithme log "T est un logarithme hyperbolique. Gomme 

i ■ I ■ C 

on sait que ces logarithmes se déduisent de ceux des tables , en multipliant ( ces der- 
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niers par le nombre constant 2.303S85 , ou approximativement par le nombre 2.303 , 

/ J-c l 4-c 

on pourrait remplacer le terme log .^ T" par le suivant 3.303 log -^j^-, dans lequel 

le logarithme serait alors un logarithme ordinaire. Mais, comme il existe, dans plusieurs 
ouvrages , des tables de logarithmes hyperboliques , et que , d'ailleurs , nous donne- 
rons plus loin une table qui dispensera de toute recherche à cet égard ^ nous ne 
ferons ici aucun changement à la formule. 

Cette équation est moins simple que celle à laquelle on parviendrait dans la même 
recherche^ en supposant que, pendant toute son action dans la machine, la vapeur 
conserve sa température. Mais , cette dernière supposition , quoique ne produisant 
souvent que peu de différence dans les résultats définitifs du calcul , n'est cepen- 
dant pas réellement exacte ; puisqu'il est incontestable que , dans les machines 
ordinaires , la vapeur change de pression , et que les expériences dont nous avons 
parlé plus haut prouvent qu'elle change de température d'une manière correspon- 
dante. La dernière formule que nous venons de présenter a donc l'avantage de tenir 
compte, dans le calcul, de cette circonstance importante, et, par conséquent, de 
conduire à une plus grande exactitude dans les applications. Du reste, en détruisant 
dans l'équation (1) l'effet du changement de température, on obtient sans difficulté 
les formules qui conviennent à cette supposition. 

En effet, nous avons vu (chap. Il , $ VI) que, pour passer d'un cas à l'autre, il 
(aut, dans les formules déjà obtenues, faire 

iiBsO et m=9P, 

en exprimant par q le volume spécifique de la vapeur sous la pression P. Alors l'équa- 
lion de la vitesse devient 
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et oelle^, pour le cas des machines sans détente, ou pour Psssl, se réduit à la 
suivante : 

S P / 

^o R /+c 

Rien n'est donc plus facile que de passer d'une hypothèse à l'autre. 

La quantité R que contient l'équation ( 1 ) est la pression résistante qui a lieu sur 
l'unité de surface du piston dans le mouvement. Mais cette pression résistante se 
compose évidemment de trois parties, savoir: la résistance provenant de la charge 
proprement dite , que nous appellerons r ; celle provenant du frottement propre de 
la machine , que nous exprimerons par f-^iry en appelant f le frottement de la 
machine non chargée , et ^ l'accroissement que subit ce frottement par unité de la 
charge r ; et , enfin , la pression qui peut subsister sur la face du piston opposée à 

81 
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rarrivée de h vapeor, que mms représentons ptr p, eeCCe dernière ijirantité p txpnr 
mant la pression atmosphérique, quand la machine est sans condensation, ou, seu- 
lement, la pression de condensation dans le cylindre, quand la machine est à 
condensation. Les quantités r, /*, p et ^ sont d'ailleurs rapportées, ainsi que R et P, 
à Tunité de surface du piston. 

Dans les calculs relatifs aux machines locomotives , nous introduirons de plus trois 
termes: le premier pour exprimer la résistance de Pair contre le train en mouve- 
ment , force qui , croissant en raison du carré de la vitesse , ne pourrait être négli- 
gée sans erreur; le deuxième pour représenter la résistance offerte par la machine 
elle-même dans le transport de son propre poids sur les rails; et le troisième, enfin, 
pour tenir compte de la force dépensée par la machine à l'alimentation de son feu , 
au moyen de la tuyère , suivant le mode en usage dans ces machines. Mais , comme 
ces diverses circonstances ne se rencontrent pas en général dans les machines sta- 
tionnaires, nous les omettrons en ce moment, et Ton pourra les introduire dans 
les cas particuliers où cela pourrait devenir nécessaire. 

D'après ce qui vient d'être dit, la résistance R peut être remplacée par 

Nous substituerons donc cette valeur dans celle de v, et nous ferons en même temps, 
pour simplifier , 

TqZÏ+logjqp;-»! 

egqpresBÎttu ^ , dans le cas de f »« f , c'est^èrdire dans le cas des machines sans 
détente, se réduit simplement au rapport 

I 

Alors la valeur de v deviendra 

S mk 
a n + R 



ou 

S mk 



(i) 



a n+(i4.*)r-l-p.f./- 
Et si Ton remarque que la quantité 

9flS 

B*rst antre chose que le volume absolu occupé • par la vapeur en contact avec le 
liquide sous la pression R, on reconnaîtra que, pour avoir la vitesse cherchée, il 
Ciut calculer le volume de vapeur qui correspond au volume d'eau S , supposé iromé» 
diatement transformé en vapeur sous une pression égale à la résistance R , diviser 
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ensuite ce volume par Taire a du piston, et, enfin, multiplier le quotient par la quantilé 
Â% dont nous avons donné il y a un instant l'expression développée. 

La formule ( 1 ) contient la relation générale entre toutes les données du problème ; 
et c*est celle qui nous servira à résoudre successivement les différentes questions que 
nous nous sommes proposées. On remarquera seulement que l'homogénéité de la 
formule exige que les dimensions de la machine , ou les quantités a , / , T , soient ex- 
primées en mêmes unités que le volume S de l'eau vaporisée , et que les pressions 
par unité de surface P , r et p soient également rapportées à la même unité que S : 
circonstance que nous mentionnons parce que , d'après les usages adoptés , ces diverses 
quantités sont ordinairement rapportées à des unités différentes , selon ce qui semble 
plus commode dans la pratique pour exprimer chacune d'elles. 

Il faut encore ajouter que, d'après le mode même du raisonnement, il doit être 
entendu que la quantité S , qui entre dans l'équation , est la vaporisation efftcHve de 
h machine; c*est-à-dire qu'elle représente le volume d'eau qui est réellement admis 
à l'état de vapeur dans le cylindre ,- et qui y a effet sur le piston. Si donc, par un 
mode de construction inhérent ou non au système de la machine , il se trouve qu'une 
portion de la vapeur produite s'échappe ou s'écoule sans agir sur le piston , cette 
portion ne doit pas être considérée comme comprise dans la quantité S , et ainsi doit 
être déduite avant tout calcul. 

La formule que nous venons d'obtenir donnera la vitesse du piston pour une vapo- 
risation et une charge r quelconques, lorsqu'on connaîtra les dimensions et les don- 
nées diverses de la machine contenues dans l'équation. Cette formule est générale 
pour toute espèce de machine à vapeur rotative ou à un mouvement continu. Si l'on 
emploie la détente , il suffira de mettre pour f la valeur correspondante au point de 
la course où la vapeur commence à être interceptée ; si la machine n'est pas à dé- 
tente , il suffira de faire t* = /. Si elle est à condensation , il faudra mettre pour p la 
pression de condensation; et enfin, si elle n'est pas à condensation, on mettra pour 
p la pression atmosphérique. Néanmoins , avant de faire ces déductions relatives aux 
dîfférens systèmes de machines , nous allons continuer à chercher les formules géné- 
rales pour tous les problèmes que nous nous sommes proposés. 

Nous ferons remarquer cependant que la vitesse du piston , dans une machine 
donnée , est totalement indépendante de la pression à laquelle la vapeur se forme 
dans la chaudière , et qu'elle dépend essentiellement , au contraire , de la vaporisa- 
tion S de la chaudière par unité de temps , et de la résistance totale [(1 +*)r+p+/3 
opposée au mouvement du piston. 

3 H. De la charge de la machine pour ttne vaporisation et une viteêêe données» 

La relation que nous venons d'obtenir fait connaître , réciproquement , la résistance 

^ue peut mettre en mouvement une machine connue , avec une vaporisation et à une 

vitesse déterminées. £n effet , il suffit d'en tirer la valeur de r ; ou plutôt , comme r 



I 

i 
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D*est que la résistance par unité de surrace du piston , et qu*il convient â^vrcir la résis» 
tance entière , on prendra immédiatement la valeur de aXr^ savoir : 

Diaprés la forme de cette expression , il semble au premier aperçu , qu'en y fesant 
t; SB , c*est-à-dire , en supposant la vitesse nulle , on aurait pour résultat une 
charge infinie ; mais , en examinant plus attentivement la formule , on reconnaît bien- 
tôt qu'elle ne donne nullement ce résultat. 

En effet, si Ton a t7=sO, il faut aussi qu'on ait S =0; car S est la quantité de 
vapeur qui traverse effectivement le cylindre dans une unité de temps , et une quan- 
tité quelconque de vapeur ne pourrait traverser le cylindre sans pousser le piston et 
sans créer, par conséquent, une vitesse quelconque pour la machine. Si Ton suppose 
la vitesse égale à zéro, il faut donc nécessairement qu'on ait en même temps S ^ 0« 
Mais, en fesant à la fois t? = et S «^ , on trouve 



et non pas or =: oo , comme il le paraissait d'abord. 

Ainsi , dans ce cas , la formule se réduit à la forme indéterminée ; mais il faut 
observer que les formules exposées ne donnent les effets de la machine qu'après que 
le mouvement est parvenu à l'uniformité. Or, nous verrons bientôt que, pour une va- 
porisation donnée , la vitesse uniforme ne peut jamais être moindre que 

puisque c'est celle qui correspond au passage de la vapeur dans le cylindre , à son 
état de plus grande densité , et qu'à toute autre densité , cette vapeur occuperait un 
volume plus considérable, et , par conséquent , ne pourrait traverser le cylindre dans Ig 
même temps , sans produire plus de vitesse. Toute supposition de vitesse moindre 
que celle-ci est donc inadmissible dans le problème , comme étant incompatible avea 
l'état d'uniformité de mouvement , pour lequel seul on calcule les effets des machines ; 
et c'est pourquoi la formule se réduit à la forme indéterminée , c'est^-dire ne donne 
pas de solution pour le cas de t; as 0. 

S m. De la vaporisation nécessaire pour produire une vitesse voulue avec une 

charge donnée. 

Pour trouver la vaporisation dont doit être capable ou que doit produire une ma- 
chine, pour mettre en mouvement une certaine résistance r, &une vitesse connue v^ 
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on tirera de la même équation ( 1 ) la valeur de S , 

n + (l+*)r + p + r ,,, 

Cette équation donnera la quantité d'eau que la machine doit vaporiser et trans- 
mettre au cylindre par minute. Mais , comme la quantité S représente ici la vaporisa- 
tien effective , dont doit disposer la machine , il est entendu que si la construction 
habituelle des machines dont on s'occupe , donne lieu & une certaine perte de vapeur, 
soit par les soupapes de sûreté^ soit autrement, on en tiendra compte avec autant 
d'approiimation que possible , et l'on ajoutera cette perte & la quantité S déduite de 
l'équation précédente , pour en conelure la vaporisation brute qui doit avoir lieu 
dans la chaudière. 

Or il existe , dans les machines à vapeur , un effet qui a été fort peu étudié jus- 
qu'ici , et qui a cependant une importance suffisante pour qu'on doive en tenir compte 
dans le calcul. Nous voulons parler de l'enlèvement de l'eau à l'état liquide et mêlée 
avec la vapeur. Cet effet est très-considérable dans les locomotives , puisque nous 
avons trouvé, par expérience, qu'il s'y élève moyennement à 0.2S de la vaporisation 
brute observée dans la chaudière. Nous en avons expliqué les causes relativement à ces 
machines. Elles tiennent à l'exiguïté de la chaudière et surtout de la place réservée à la 
vapeur, à la grandeur des passages réservés à la vapeur, à la pression ou à la densité 
considérable sous laquelle elle se forme , à la rapidité excessive de la vaporisa- 
tion ^ et enfin aux oscillations continuelles de la machine. 

Ces causes n'existent pas toutes dans les machines stationnaires ; mais quelques- 
unes y subsistent encore d'une manière très-appréciable, et nous avons eu occa- 
mn de le reconnaître dans toutes les expériences que nous avons faites sur ces 
machines. C'est donc une circonstance qui appelle l'attention particulière des expé- 
rimentateurs, et nous ne prétendons nullement décider la question en ce moment; 
mais , à défaut d'observations plus précises , nous dirons que nous croyons pouvoir 
évaluer moyennement cette perte , dans les machines stationnaires , à 0.05 de la 
vaporisation observée; de sorte que la vaporisation effective moyenne serait les 0.95 de 
la vaporisation brute. Nous exceptons cependant les machines de ComwaUj dans 
lesquelles , comme nous le verrons plus loin , le réchauffement considérable du cylin- 
dre vaporise l'eau de suspension , pendant le travail même du piston. 

S IV • Des diverses expressions de teffet utile. 

i*. L'effet utile produit par la machine dans l'unité de temps , ou dans une mi- 
nute , à la vitesse t? , est évidemment art; , puisque ar est la charge mise en mou- 
ment , et que v est l'espace parcouru par le piston , ou par la charge qu'il porte 
pendant une unité de temps. Par conséquent , en multipliant les deux membres 
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de réquation (2) par Vy on aura pour leffet utile produit par la machine avec la 
vaporisation S, et à la vitesse t;, 

On peut encore Texprimer en fonction de la ciiarge , en multipliant par or les 
deux membres de Féquation (1). Alors on aura pour Teilet utile que peu( pro- 
duire la machine avec la vaporisation S et la charge fixée r , 

On remarquera que , dans une machine donnée , cet effet utile ne d^nd pai 
de la pression à laquelle la vapeur se forme dans la ehaudiéie, puisque la quan- 
tité P n*entre pas dans les expressions ci-dessus ; mais qu'il dépend esaentîelle- 
meot de la vaporisation S effectuée par la chaudière dans Tunilé de temps. 

S*. Si Ton veut avoir la force en chevaux dont est capable la machine, à la 
vitesse o , ou quand on la charge d*une résistance r , il iaul d'abord spécifier oe 
qu'on entend par force d'un checal. 

On estime en Angleterre qu'un cheval peut exercer un effort de 16SS litres aa^ai- 
aeS| à la vitesse de 200 pieds par minute, qu'on regarde comme la plus avanta* 
geuse pour le tirage; de sorte que l'effet utile produit par un cheval, par minute, 
est de 33000 livres élevées à 1 pied par minute. Ces nombres , rapportés aux me- 
sures françaises , donneraient pour le cheval un effort de 76 kilogrammes à la vitesse 
de 60 mètres par minute , ou un effet utile de 4560 kilogrammes élevés à 1 mètre 
par minute , et il serait certainement très-avantageux d'avoir la même mesure , dans 
les deux pays , pour exprimer une même chose ; mais l'usage a fait prévaloir dans 
les ateliers une mesure un peu différente. On estime en France qu'un cheval peut 
exercer un effort de 75 kilogrammes , à la vitesse de 1 mètre par seconde ou de 
60 mètres par minute; ce qui donne, pour l'effet utile correspondant, 4500 kilogram- 
mes élevés à 1 mètre par minute. Nous adopterons donc ce nombre, qui, du reste, 
ne diffère que de ^ de celui admis en Angleterre, c'est-à-dire qui ne donne qu'une 
différence de un cheval un quart environ sur cent chevaux de force. 

Ces effets utiles de 33000 livres élevées à un pied , ou de 4500 kilogrammes 
élevés à 1 mètre , par minute , sont désignés dans la pratique par le nom de farce 
d^un cheval par minute i mais nous ferons observer qu'ils seraient, avec beaucoup 
plus de raison I désignés sous le nom de effet d'un cheval par minute, puisque ce 
sont des effets et non des forces , ou plus simplement encore sous le nom de effet d'un 
cheval, puisque la minute , étant l'unité de temps, se trouve naturellement sous-enten- 
due dans le langage. Ce mode d'expression ferait disparaître une ambiguïté qui nuit 
beaucoup à l'intelligence de l'effet des machines , et ne produirait qu'un changement 
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bien léger dans les habitudes de la pratique. Comme un certain nombre de fois l'effet 
d'un eheval est égal à l'effet d'autant de chevaux, on dirait qu'une machine est de l'eflfet 
de tant de chevaux , au lieu de dire qu'elle est de la force de tant de chevaux. (Test le 
mode que nous suivrons dans le cours de cet ouvrage ; et si nous employons acciden- 
tellement l'expression de force de cheval , ce sera uniquement pour nous faire mieux 
comprendre des praticiens. 

On se sert quelquefois aussi , dans les ateliers , de l'expression de force de cheval 
par heure. Cet effet utile n'est autre chose évidemment que 60 fois le précédent. 
n a l'inconvénient de changer l'unité de temps , et , par conséquent , d'introduire 
une nouvelle dtffieulté dans l'intelligence des résultats. C'est pourquoi nous n'en ferons 
jamais usage d'une manière directe. Si , cependant , pour faire la comparaison de nos 
résultats avec d'autres connus , nous employons cette expression , elle devra être en- 
tendue dans ce sens : que la force d'un cheval , par heure , est égale à 60 fois l'effet 
utUe d'un cheval par minute , ou à 60 fois ce que nous appelons effet d'un clieval. 

Cela posé , pour exprimer l'effet utile d'une machine, en chevaux, il suffit évidem- 
ment de rapporter l'effet utile par minute , déjà obtenu dans l'équation (4), à la 
nouvelle mesure que l'on vient de choisir , et , par conséquent , de diviser l'effet 
{iroduit Art; par le nombre qui représente YeSei d'un cheval par minute. 

L'effet utile, en chevaux , dont est capable la machine , avec la vaporisation S et à 
la vitesse v ou chargée de la résistance r , sera donc , 

E.u.ch. = pjj^, en mesures aqglaises; (5) 

arv 
E.u.ch. == .^^ , en mesures françaises. 

5*. Nous venons , dans les deux questions précédentes , d'exprimer l'effet de la 
machine d'après l'effet total qu'elle est capable de développer , sans égard à sa dé- 
pense de consommation. Maintenant, nous allons, au . contraire , faire entrer cette 
consonunation dans la considération de l'effet produit. 

L'effet utile que nous avons obtenu dans l'équation (4) est celui qui est produit 
par le volume S d'eau transformé en vapeur; et , comme ce volume d'eau S est vapo* 
risé dans une unité de temps, le résultat est , comme nous l'avons dit , l'effet util^ 
produit dans l'unité de temps , ou dans une minute,, par la machine. Hais si l'on 
suppose que pendant l'unité de temps , il se consomme N livres ou N kilogrammes 
de combustible , il est clair que l'effet utile produit par chaque livre ou chaque 
kilogramme de combustible sera la N^^^. partie de l'effet ci-dessus. 

Donc , Teffet produit par la consommation de 1 unité de combustible sera 

-- arv 

E. n. i tt.co. = -j^ , en mesures anglaises ; (6) 

E. u. 1 k. ce. = -^ , en mesures françaises. 
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grammes par effet de 60 ehevaux par minute, ou, si Ton veut, par effet de 100 
chevaux ; et ce mode d'expression serait à coup sûr beaucoup plus clair : car , lors- 
qu'on dit qu'une machine consomme tant de livres de combustible par cheval par 
heure , Fesprit est toujours en doute si les mots par heure s'appliquent au temps 
pendant lequel s'exerce la force d'un cheval , ou au temps pendant lequel on doit 
brûler le combustible. Pour éviter cette ambiguïté , et donner cependant des résultats 
comparables à ceux obtenus dans les ateliers , nous donnerons , quand il y aura lieu 
dans cet ouvrage , la dépense de combustible des machines par effet de 60 chevaux , 
et cette expression coïncidera avec celle qu'on indique sous le nom de force de cheval 
par heure dans la pratique. 

&". On trouvera également , par une simple proportion , que la quantité ou le 
volume d'eau qu'il est nécessaire de vaporiser pour produire le même effet d'un 
cheval par minute, sera 

Q. e. pr. 1 cb. = , en mesures anglaises ; ( 9 ) 

Q.e.pr.ich.=s ^ en mesures françaises. 

La quantité d'eau par cheval par heure serait 60 fois aussi grande. 

V. On peut encore demander quel effet en chevaux sera produit, soit par 1 livre, 
soit par 1 kilogramme de combustible ; et c'est évidemment 

E.u.ch.pp.llb.co.= g=gg^, en mesures anglaises ; (10) 

arv 
E.u.ch.pp.lkco. = 45ÔÔV» ^^ mesures françaises. 

8\ Enfin ^ l'effet en chevaux produit par la vaporisation de 1 pied cube ou de 
1 mètre cube d'eau , sera de même 

arv , , r m m\ 

E.u.ch.pr.lp.e.= g5QQQs > ^° mesures anglaises; (11) 

^ arv - 

E. a. ch. pr. 1 m. e. = ■ ^-.^ , en mcsurcs françaises. 

4500 o 

En mettant donc dans ces diverses équations, pour art;, sa valeur déterminée par 
la formule (4) ou (4 6Î5), on en déduira immédiatement la solution numérique des 
problèmes cherchés. 
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ARTICLE m. 

DU MAXIMCM d'bFFET UTILE, AVEC UNE DÉTENTE OU UNE COURSE D*ADHISSiON DONNÉE. 

$ L De la vitesse du maximum d'effet utile. 

Les problèmes que nous venons de résoudre Font été dans toute leur généralité , 
c'est-à-dire en supposant que la machine met en mouvement une charge quelconque* 
à une vitesse quelconque, avec la seule condition que cette charge et cette vitesse soient 
compatibles avec la vaporisation et les autres données de la machine. En eonslniî- 
sant une machine pour un objet déterminé, ou pour mouvoir une certaine charge 
& une vitesse donnée, on ne doit jamais rétablir de manière qu'en accomplissant 
cette lâche, qui doit être sa tache régulière, clic exerce le plus grand effort dont 
elle est capable; car alors il ne lui resterait plus de force en résene pour parer 
aux circonstances fortuites, aux accroissemens de eliarge ou de frottement, etc., qui 
peuvent se présenter dans le service. D'autre part, le maximum d'effort de lu ma- 
chine , avec une détente donnée , correspondant , comme nous le verrons dans un 
instant, à son maximum d'effet utile, il s'ensuit qu'on ne peut espérer d'obtenir 
régulièrement de la machine son maximum d'effet utile , et qu'elle ne peut être 
construite dans cette prévision. Cependant il est nécessaire^ quand une machine est 
construite ou à construire , de connaître quelle est la vitesse à laquelle elle pro- 
duira ce maximum d'effet utile , et quels seront ses effets maxima ; car ce n'est qu'en 
connaissant d'abord la limite possible des efforts de la machine , et faisant ensuite 
la part des circonstances fortuites, que l'on peut fixer d'une manière convenîible 
la charge régulière qu'il est possible de lui donner , et se former une iviée précise 
du surplus d'effort qu'elle sera capable d'exercer quand la nécessité s'en présentera. 

Quelle est donc cette vitesse ou cette charge la plus avant^igeuse pour le travail , 
et quels sont les effets qui auront lieu , sous les différens rapports que nous avons 
envisagés plus haut, lorsque la machine sera effectivement placée dans ces circon- 
stances avantageuses? Voilà ce qu'il nous reste maintenant à déterminer, d'abord en 
supposant la détente de la machine fixée à priori , ensuite en faisant varier cette 
détente elle-même pour obtenir encore un accroissement d'effet. 

Pour connaître la vitesse qui correspond au plus grand effet utile , il suffit d'exa- 
miner l'expression de l'effet utile produit par la machine avec une vaporisation donnée, 
et sous une vitesse quelconque, savoir (équ. 4) 

iwfcS av , , , ^. 

Comme la vitesse n'y entre que dans les termes négatifs, on reconnaît à la pre- 
mière vue que , plus cette vitesse sera petite , plus , pour une détente donnée , ou 
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s«:»us b f-:»rme 
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A regard de la formule qui précède , nous ferons remarquer que, mathématique* 
meut parlant , la pression P* ne pourra jamais être tout-à-fait égale à P ; parce que, 
comme il existe , entre la chaudière et le cylindre, des conduits que la vapeur doit 
traverser , et que le passage de ces conduits forme un obstacle au libre mouvement 
de la vapeur , il doit nécessairement exister du côté de la chaudière un petit surplus 
de pression équivalent à la résistance de Tobstacle dont il est question , sans quoi le 
mouvement de la vapeur ne pourrait avoir lieu. Ce surplus de pression du côté de 
la chaudière empêchera donc que P* ne puisse devenir mathématiquement égal à P, 
et , par conséquent , la vitesse minimum de la machine sera toujours un peu plus 
grande que v\ En même temps , comme la pression P' indique la charge de la ma- 
chine , on voit que celte charge sera , au contraire , un peu moindre que celle qui 
correspond à P* = P. Ainsi, le maximum d^effet, qui suppose cette condition , ne se 
réalisera jamais entièrement ; mais , comme la différence entre P* et P , dans le cas 
dont il s*agit, c'est-à-dire la moindre différence possible entre ces deux pressions, 
est toujours fort petite en comparaison de la pression dans la chaudière , nous ne 
chercherons pas à introduire cette circonstance dans les calculs , qui en deviendraient 
plus compliqués sans être sensiblement plus exacts. 

Pour revenir à la recherche qui nous occupe , le maximum d*effet utile sera donné 
par la condition P' «s P , ou 

, mS l 

^~o(n + P)>.|-c' 

Cest donc la vitesse à laquelle on doit faire travailler la machine , quand on veut en 
obtenir le plus grand effet possible; et Téquation P* »= P montre réciproquement que, 
quand cette vitesse aura lieu , la vapeur arrivera dans le cylindre à pleine pression , 
c'est-à-dire avec la même pression qu'elle avait dans la chaudière* 

Il est nécessaire de faire remarquer aussi que cette vitesse du maximum d'effet , ou 
de pleine pression dans le cylindre , ne sera pas la même pour toutes les machines , et 
qu'au contraire , toutes choses égales d'ailleurs , elle variera en raison directe de la 
vaporisation S de la chaudière et en raison inverse de l'aire du cylindre. Elle pourra 
donc se trouver , dans une machine , moitié ou double de ce qu'elle serait dans une 
autre ; et cela fait voir qu'on aurait tort de croire que , parce que le piston des ma- 
chines staUonnaircs ne dépasse pas , en général , une certaine vitesse de 0.80 à 1 .ÎW 
mètre par seconde , ou de 1 50 à 300 pieds anglais par minute , la vapeur de la chau- 
dière parvient nécessairement dans le cylindre sans changer de pression. Si l'on sup- 
pose que 9 dans une certaine machine , le maximum d'effet se produise à la vitesse de 
200 pieds par minute, il ne sera pas difficile d*en établir une autre où le même effet 
iiura lieu à une vitesse fort différente. Il suffira évidemment pour cela de conserver la 
même chaudière et de diminuer ou d'augmenter le diamètre du cylindre ; ou bien 
de conserver , au contraire , celui-ci en changeant les dimensions de la chaudière. 
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Bien plus , il suffira de laisser languir le feu , ce qui changera la vaporisation , et la 
vitesse de pleine pression variera en même temps. 

Il n'y a donc d'autre moyen de connaître la vitesse du maximum d'effet utile ou 
de pleine pression d'une machine , que de la calculer directement pour cette ma- 
chine ; et c'est l'objet de la formule que nous avons donnée plus haut. Cette formule 
est d'ailleurs d'une simplicité remarquable et n'exige de connaissance expérimentale 
que celle de la production de vapeur dont est capable la chaudière. Quant à cette 
production de vapeur , on peut la déterminer par une expérience spéciale , ou la dé- 
duire de la surface de chauffe de la chaudière et de la qualité du combustible em- 
ployé 9 en se fondant sur quelque expérience à ce sujet , faite , non sur la chaudière 
de la machine elle-même , mais sur quelque autre chaudière de construction semblable. 
Ainsi, la vitesse du maximum d'effet utile d'une machine peut toujours être connue 
à priori. 

§ II De la charge du maximum d*effet utile. 

Pour connaître la résistance utile que la machine est susceptible de mettre en 
mouvement à sa vitesse de maximum d'effet ci-dessus , il suffit , dans l'expression 
générale de la résistance , ou dans l'équation (2), de mettre pour v la valeur que 
nous venons de trouver; et l'on obtient pour la charge correspondante r*, 

En examinant la même équation (2) ci-dessus, qui donne la résistance dans le cas 
général , on voit que cette résistance est d'autant plus grande que la vitesse du mou- 
vement est plus petite. La résistance que nous venons d'obtenir comme correspondant 
à la vitesse du maximum d'effet utile ou à la moindre vitesse sans perte de vapeur , 
est donc en même temps la plus grande résistance dont est capable la machine avec 
la détente donnée. Ainsi , le plus grand effet utile s'obtiendra en fesant marcher la 
machine à sa moindre vitesse pour la vaporisation donnée , et avec son maximum 
de charge, ce qui est d'ailleurs évident à priori. 

On peut aussi trouver directement cette charge convenable à la production du 
maximum d'effet utile. Il suffit pour cela de considérer l'expression de l'effet utile en 
fonction de la charge, c'est-à-dire d'examiner l'équation (4&t«). On y voit que le 
maximum d'effet , pour une détente donnée , correspond au maximum de la fraction 

mriS 

qui, pour une vaporisation déterminée, ne contient de variable que r; et le ma- 
ximum de cette fraction sera évidemment donné par le maximum de la résistance r. 
On retombe donc dans la même solution que ci-dessus. 
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On remarquera , du reste , que cette charge maximum de la maebine fixée par 
I équation (15) est tout-à-fait indépendante de la vaporisation de la machine, mais 
résulte expressément de la pression P dans la chaudière. 

S III. Mode fourni par la recherche précédente, pour déterminer le frottement des 
machines non chargées , leur frottement additionnel par unité de la charge , et leur 
charge totale ^ lorsque celle-ci n'est pas connue par vn calcul direct, 

La relation que nous avons obtenue plus haut peut servir à déterminer le frotte- 
ment de la machine fonctionnant sans charge et son frottement additionnel par unité 
de la charge. En effet, on doit remarquer que, puisqu'il y a une charge maximum 
correspondante h chaque pression dans la chaudière , on peut faire , de toute charge 
quelconque, une charge maximum pour la machine, en baissant sufGsamment la 
pression. Supposons donc qu'on ne donne aucune charge à la machine, mais qu'on 
baisse de plus en plus la pression dans la chaudière , au moyen de la soupape de 
sûreté , jusqu'à ce que tout ce que peut faire la machine soit de se maintenir elle- 
même en mouvement en surmontant son propre frottement. Avec cette pression 
réduite le frottement seul de la machine deviendra pour elle une charge maximum. 
Soit donc P*^ cette pression déterminée par l'expérience; l'équation précédente (13) 
aura lieu en y mettant P" au lieu deP, et en y fesant en même temps r=sO. 
Donc, on aura 

/^=(n+P")il±iA:-n-.p, 

et celte wiualion déterminera d'abord la quantité /, ou le frottement de la machine 

sans charge. 

Pour avoir ensuite la quantité ^, on se servira d'un moyen analogue. Sans rien 
changer à la pression ordinaire de la machine, on augmentera sa charge de plus 
en plus , jusqu'à ce qu un voie qu'elle s'arrêterait si on lui imposait une résistance 
plus considérable. Alors on sera par\'enu à la charge maximum correspondante & 
la pression de la chaudière. Si donc on appelle r" cette charge déterminée par l'expé- 
rience, P étant toujours la pression dans la chaudière, on voit que l'équation ( 1 3 ) 
donnera 

l+^ = l^.L+i(n-fP)t-i(n+ii+/), 

qui déterminera la quantité ^, ou le frottement additionnel que subit la machine 
par unité de la charge qui lui est imposée. 

Si la charge de la machine n'était pas susceptible d'augmentation, an lieu d*ac- 
croître cette charge autant que possible , comme nous venons de le dire , on bais- 
serait au contraire la pression dans la chaudière , jusqu'à mettre cette pression en 
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équilibre avec la charge ordinaire de la machine, et ce serait la valeur de P ainsi 
trouvée qu'il faudrait mettre dans Téquation, comme dans le cas où l'on fait fonc-' 
tM>nner la machine sans aucune charge. 

Les quantités f ei 9 étant ainsi déterminées, le frottement de la machine avec 
une chaire quelconque r sera 

Ces moyens sont ceux qui nous ont servi à déterminer le frottement des machines 
locomotives isolées ou suivies de leur charge, et nous les proposons de même à 
regard des machines à vapeur de toute espèce. 

EnGn, le même procédé peut encore servir à évaluer la charge totale de la machine 
quand celle-ci n'est pas susceptible d être déterminée par des calculs directs , comme 
cela arrive trés-souvenl. Il suffira pour cela de chercher quelle est la moindre pres- 
sion de vapeur qui peut maintenir la machine en mouvement avec sa charge. En 
effet, soit P"' cette pression absolue; il s'ensuit que, dans ce cas, la machine tra- 
vaillera avec son maximum de charge pour cette pression. Donc, l'équation (13) aura 
Beu en y mettant pour P cette pression , c'est-à-dire qu'on aura 

(1 + s) r' + p +/•= —I- k (n + P"') — n. 

Comme tout est connu dans le second membre , on aura sans difficulté la valeur de 
la quantité 

(l+^r'+p + A 

qui est la charge totale de la machine, c'csl-à-dire sa charge, y compris les frot- 
temens et la pression de la vapeur non condensée sur la face opposée du piston. 
On verra plus loin que nous avons employé ce moyen pour déterminer la charge 
totale d'une machine à haute pression et d'une machine d'Evans; nous pouvons donc 
le proposer pour toute autre machine. Il a. sur le frein dynamométrique, Tavan- 
tage de n'exiger ni appareil, ni montage, ni dépenses; et l'on remarquera qu'il 
revient précisément à peser la charge dans une balance , puisque le grand balancier 
de la machine n'est autre chose qu'un fléau de balance ordinaire, dont l'une des 
extrémités supporte la pression de la vapeur comme un poids placé sur le plateau 
formé par le piston , et dont l'autre extrémité supporte le poids de la charge. Enfin, 
Topération que nous avons indiquée pour arriver à l'équilible est précisément celle 
qui se pratique dans les arts pour peser les objets dont le poids est inconnu. 

§ IV. De la vaporisation de la machine. 

La vaporisation que doit avoir une machine , pour mouvoir une charge don- 
née r* , ou pour prendre une vitesse voulue v* , en produisant son maximum d'effet 
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Utile , OU en travaillant de la manière la plus économique , avec les conditions 
prescrites, sera donnée par Téquation (3), en y faisant la substitution de r* et v\ 
au lieu des valeurs générales r et v ; ou , plus simplement , on la tirera directe- 
ment de réquation (13 6(s), ce qui revient au même et donne 

S=: — 7—. — ! — av\ (14) 

On remarquera qu'en substituant r' et v^ au lieu de r et v dans Téquation (3) , 
on aurait 

mk 

mais, en y mettant pour r sa valeur^ telle qu'elle est donnée dans l'équation (13), 
on retombe sur la formule précédente (14)* 

La vaporisation donnée par ces formules est la moindre que puisse avoir la ma* 
diine pour mettre en mouvement la charge donnée r* , ou pour travailler à la vitesse 
prescrite vK Cela résulte évidemment de ce que l'effet ar^v^ est le plus grand qu'on 
puisse obtenir de la vaporisation S. Cette recherche fait donc connaître le moyen 
de faire exécuter à la machine une tâche déterminée, de la manière la plus éco- 
nomique ; car la moindre vaporisation correspond évidemment à la moindre dépense 
de combustible. 

S V. De Feffèi utile maximum de la machine. 

Le maximum d'effet utile que peut produire la machine dans l'unité de temps, 
avec une détente donnée, sera connu parla formule générale (4), en y introduisant 
la vitesse convenable à la production de cet effet, ou se déduira du produit des 
deux équations (19 6îs), (13), savoir: 

On remarquera que cet effet utile maximum ne dépend nullement de l'aire du 
cylindre, ni de la vitesse ou du nombre des coups de pbton par minute. Si l'on 
suppose une machine fonctionnant sans détente , ce qui revient à faire T =»= / et 

réduit l'expression A & la valeur-j-y— , on trouve même que l'effet utile maximum 

ne dépend plus de la longueur de la course du piston ; car la quantité ' _. ■ , qui 

subsiste encore dans l'équation, n'exprime qu'un rapport, celui du volume parcouru 
|Nir le piston au volume réel du cylindre. D'autre part, les quantités fei^ sont 
constantes dans une machine donnée, et varient très-peu entre les machines d'un 
même système ; les quantités n et ç sont des nombres constans , comme on l'a 
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VU ; enfin , la pression de condensation p tient au mode de condensation employé , 
et surtout à la quantité et à la température de l'eau appliquée à produire la con- 
densation , ce qui fait qu'elle est une constante , dans des conditions données. On peut 
donc dire que Teffet utile maximum d'une machine ne dépend essentiellement que 
de deux choses : la force de vaporisation S de la chaudière, et la pression P sous 
laquelle se forme la vapeur. Ce résultat doit d*ailleurs paraître évident à priori , 
car ce sont là les seules causes réelles de puissance. Quant aux dimensions du 
cylindre et de la course , elles ne sont que des moyens de transmettre cette puis- 
sance sous une forme ou sous une autre , mais sans pouvoir la créer ou la chan- 
ger au fond ; et , quant à la vitesse du piston , elle ne doit effectivement influer en 
aucune façon sur l'effet utile maximum , puisque , pour une production donnée 
de vapeur , cette vitesse peut prendre toutes les valeurs , selon le diamètre qu'on 
donne au cylindre. "^ 

L'effet en chevaux » de la machine , quand elle exerce son plus grand effort , ou 
qu'elle produit son maximum d'effet utile , pour une vaporisation donnée , sera , 
comme précédemment, 

E. a.m.ch. ss ■ , en mesures anglaises ; (16) 

E. u. m. cb. = ------ , en mesures françaises ; 

4500 

et , enfin , les autres modifications de l'expression de l'effet utile seront connues par 
les formules données pour le cas général , en y remplaçant seulement les quantités r 
et V par leur valeur actuelle r< et t^*. 



ARTICLE IV. 

DU MAXIMUM ABSOLU d'eFFET UTILE. 

S I. Détente qui produit le maximum absolu d'effet utile. 

Les recherches qui précèdent suffisent pour les machines où la détente est fixée à 
priori ; elles suffisent aussi pour les machines sans détente , parce que celles-ci- re- 
tombent dans le cas des précédentes^ et qu'il suffit alors de faire dans les formules 

r=s/, ce qui donne, en même temps, A: = 7—^ — . Mais il y a une recherche de 

l -j- c 

plus dont nous devons nous occuper, pour les machines dans lesquelles on est libre de 
faire varier la détente à volonté. 

Nous avons vu que , pour une détente donnée , le mode le plus avantageux de faire 
travailler la machine est de lui donner sa charge maximum que nous avons fait 
connaitre plus haut, et qui peut se calculer à priori par l'équation (13). D'après cela, 

S3 



178 cBAPrn» QUiniiiii. 

poar chaque détente , on sait quelle est la charge à préférer ; mais , il s'agit mainte- 
nant , entre les diverses détentes qu'on peut donner à la machine , et chacune ae* 
compagnée de sa charge maximum correspondante , de trouver celle qui procurera 
le plus grand effet utile déflnitif. 

Pour cela » il faut recourir à l'équation (15), qui donne l'effet utile maximum de 
la machine , avec une détente P , savoir , en y développant la quantité k , 

„ twS / P , , Î-4-C I «+P + A 

et chercher , parmi toutes les valeurs qu'on peut donner à 1} , celle qui rendra cet 
effet utile un maximum ; or , en égalant à zéro le coefficient différentiel de cette 
expression 9 pris par rapport à /* , on trouve , pour la condition du maximum cherché, 

ff n + p + Z - 
Cette équation peut s'écrire comme il suit 



V _ fi + P 
T m 



» + {P + /') 

et sous cette forme , on reconnaît que le second membre n'est autre chose que 
le rapport des volumes spécifiques de la vapeur formée sous les pressions respec- 
tives P et {p -{-(). 

p 
Par conséquent , pour connaître la valeur du rapport j , qui produit dans la ma- 
chine le maximum absolu d'effet utile , il faut chercher , soit au moyen de la for- 
mule (a) , chap. II , § IV, soit au moyen des tables données chap. II, § III , le 
volume spécifique de la vapeur formée sous la pression P de la chaudière , puis 
ensuite le volume spécifique de la vapeur supposée formée directement sous une 
pression indiquée par la somme (p-h/*); et le premier volume divisé par le second 

fera connaître la valeur cherchée de j , c'est-à-dire , le rapport qui doit exister entre 

la portion V de la course parcourue avant le commencement de la détente , et la course 
totale du piston, pour produire le maximum d'effet utile. 

On voit aussi qu'en supposant n = dans cette relation , elle se réduirait à la 
suivante : 

T=— p-. (*7fcM) 

Par conséquent , si l'on négligeait , dans le calcul des effets de la machine , l'influence 
du changement de tenipérature de la vapeur, la valeur du rapport-- , qui convient â 



i 
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Dans la table qui suit, nous avons supposé la liberté du cylindre €=» 0.08 f, 
comme cela a lieu dans les machines rotatives ou à volant , auxquelles nous nous 
bornons en ce moment. Dans les machines à simple effet , ou sans volant , dont 
nous parlerons plus loin , la liberté du cylindre , passages aboutissans compris , se 
fait souvent de 0.1 de la course , ou même plus , parce que le mouvement da 
piston n'étant pas limité par une manivelle , il y a plus de danger qu'il ne vienne 
à frapper le fond du cylindre. 

TABLE pour la $(Uution numérique des formules {Machinée rotaiiveê). 

N*. I. 



POITIOll 


TALBCa 


PUKTIOlf 


TALKVB 


POBTIOll 


VAIBVB 


Dl COOKtl 


• correspondinte 


BB COUBII 


correspondante 


BB COOBBB 


eoirespondante 


pircourue 


de k. 


pareoume 


deir, 


parcourue 


de k. 


•Tint 
la détente. 


ou de Texpression 


avant 
la détente , 


ou de Texpresslon 


avant 
la détente. 


ou de Texpression 


ou valcor 
de la fraetioii 




ou râleur 
de la fraction 


r .. t+e 


ou valeur 
de la fraction 


r ,, l+c 


r 


e 


r 


^^ 


r 






pour j- =r 0.08. 


f* 


pcar J.SS OM. 


•> • 


pour ^ =: 0.05. 


0.10 


2.613 


0.59 


1.755 


0.68 


1.295 


0.11 


2.569 


0.40 


1.735 


0.69 


1.282 


0.12 


2.527 


0.4i 


1.716 


0.70 


1.269 


0.13 


2.485 


0.43 


1.697 


0.71 


1.257 


0.14 


2.446 


0.43 


1.678 


0.72 


1.245 


0.1 S 


2.408 


0.44 


1.660 


0.73 


1.233 


0.16 


2.371 


0.45 


1.642 


0.74 


1.221 


0.17 


2.336 


0.46 


1.624 


0.75 


1.209 


0.18 


2.301 


0.47 


1.606 


0.76 


1.197 


0.19 


2.268 


0.48 


1.589 


0.77 


1.186 


O.SO 


2.235 


0.49 


1.572 


0.78 


1.175 


O.âi 


2.203 


0.50 


1.555 


0.79 


1.164 


0.22 


2.173 


0.51 


1.539 


0.80 


1.152 


0.23 


2.142 


0.52 


1.523 


0.81 


1.141 


0.24 


2.114 


0.53 


1.507 


0.82 


1.131 


0.25 


2.085 


0.54 


1.491 


0.83 


1.120 


0.26 


2.059 


0.55 


1.476 


0.84 


1.109 


0.27 


2.032 


0.56 


1.461 


0.85 


1.099 


0.28 


2.006 


0.57 


1.445 


0.86 


1.088 


0.29 


1.980 


0.58 


1.431 


0.87 


1.078 


0.30 


1.955 


0.59 


1.417 


0.88 


1.067 


0.31 


1.931 


0.60 


1.402 


0.89 


1.057 


0.32 


1.908 


0.61 


1.388 


0.90 


1.047 


0.33 


1.884 


0.62 


1.374 


0.91 


1.037 


0.34 


1.8G2 


0.63 


1.361 


0.92 


1.027 


0.35 


1.840 


0.64 


1.347 


0.93 


1.017 


0.36 


1.818 


0.65 


1.334 


0.94 


1.007 


0.37 


1.797 


0.66 


1.321 


0.95 


1.000 


0.38 


1.776 


0.67 


1.308 
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CHAPITRE ¥• 

MACHINES A HAUTE PRESSION 

OD 

MACHINES A DOUBLE ACTION , A HAUTE PRESSION , SANS DÉTENTE ET SANS 

CONDENSATION. 



ARTICLE I. 



DESCRIPTION DE LA MACHINE. 



Nous venons de donner , dans le chapitre précédent , la théorie générale des effets 
de la vapeur agissant dans le cylindre d'une machine , tant pendant son admission 
directe de la chaudière que pendant sa détente dans le cylindre , après sa séparation 
de la chaudière. Cette théorie , et les formules que nous en avons déduites^ forment 
la base de tous les calculs que peuvent exiger les applications particulières de la va- 
peur ; et il ne nous reste plus maintenant qu'à en montrer les modifications suivant 
chaque système de machine ou chaque mode en usage pour utiliser Faction motrice 
de la vapeur. 

C'est ce but que nous nous proposerons dans ce chapitre et dans les suivans. 

Les machines à haute pression proprement dites , par lesquelles nous allons com- 
mencer, sont des machines à double action ou rotatives , à haute pression ^ sans dé- 
tente et sans condensation. La vapeur y est d'abord formée, dans la chaudière, sous* 
une pression absolue d'environ 3 ou 4 atmosphères^ ce qui fait 45 à 60 livres anglaney 
par pouce carré , ou 3 à i kilogr. par centimètre carré j ou , pour employer l'expres- 
sion en usage, la vapeur y est formée sous une pression effective (en sus de la pres- 
sion atmosphérique) de 30 à 45 livres par pouce carré , ou de 2 à 3 kilogrammes 
par centimètre carré. Ensuite cette vapeur pénètre dans le cylindre au-dessus du pis- 
ton , tandis que la face inférieure de celui-ci se trouve en communication libre avec 
l'atmosphère^ au moyen des passages de sortie de ce côté, qui se trouvent alors ouverts. 
Le piston éprouve donc , sur sa face supérieure , la pression de la vapeur , et sur 
s^ face opposée, la pression de l'atmosphère; et, comme la première de ces deux 
fforces excède considérablement la seconde, il est poussé vers le bas du cylindre, et 
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opère sa course descendante. Dès qu*il est parvenu au bas du cylindre, il se fait un 
changement dans les passages de la vapeur. Le conduit par lequel la vapeur arrive 
de la chaudière , au lieu de continuer à communiquer avec le dessus du piston , se 
trouve maintenant dirigé vers le dessous ; tandis que , dans le même instant , le pas- 
sage par lequel la vapeur s'échappe dans Tatraosphère communique avec le sommet 
du cylindre ou la face supérieure du piston. La vapeur de la chaudière, prenant donc 
la nouvelle route qui lui est ouverte, se précipite dans le cylindre au-dessous du pis- 
ton 'y en même temps la vapeur située au-dessus de ce piston , et qui avait servi à exécu* 
ter la course précédente , s*échappe dans latmosphère, de sorte qu*il ne reste plus de 
ce côté que la pression atmosphérique. Ainsi le piston , pressé au-dessous par la 
vapeur de la chaudière , remonte dans le cylindre , et parvient au sommet de sa course; 
puis un nouveau changement des passages s'opère , le piston reprend sa direction des- 
cendante, et ainsi de suite. 

On voit de quelle manière s'exécutent les mouvemens ascendans et descendans 
du piston. En outre, la tige de celui-ci est liée par une bielle à une manivelle 
flxée sur l'arbre du volant. A chaque course du piston , la manivelle fait donc 
opérer au volant une demi-révolution. Dans les premiers instans, ce mouvement est 
extrêmement lent ; mais comme les courses successives du piston, soit en montant, 
foil en descendant , tendent toujours à continuer la révolution du volant dans le même 
jens , ainsi que cela se voit dsns le rouet et dans le tour ordinaires , il s'ensuit qne 
la viîlesse s'accélère graduellement, et qu'elle acquiert enfin un degré dépendant des 
circonstances dans lesquelles travaille la machine. Cette action da volant fait égale- 
ment comprendre conunent , à la fin de chaque course du piston , le obai^ement 
des passages de la vapeur peut être exécuté par la machine elle-même ; car, puis- 
que le volant , une fois mis en mou vement j continue de lui-même , pendant quel- 
que temps, sa rotation, en vertu de son inertie, il dispose d'une force suffisante, 
non-seulement pour mouvoir les pièces destinées à changer les passages de la vapeur, 
mais encore pour continuer , sans ralentissement sensible, le mouvement de la machine 
pendant les interruptions momentanées qui ont lieu dans l'action de la vapeur. 

La pi. XII représente une machine à haute pression d'un travail ordinaire de 
90 chevaux. Comme nous avons déjà, dans le chap. III, décrit en détail les prin - 
cipaux élémens qui entrent dans sa composition , ainsi que dans celle des autres 
machines, nous serons en ce moment dispensés d'y revenir; et il nous suffira de 
montrer sur la figure remplacement et l'action réciproque des pièces de la ma- 
chine que nous considérons , en renvoyant , pour plus de détails , aux explications 
et aux figures déjà données dans l'ouvrage. 

La chaudière de la macliine est placée dans une chambre voisine, et die est 
de bi torme cylindrique à foyer intérieur ^ déjà décrite fig. 18. La vapeur, en sor- 
tant de la chaudière, arrive par le tube A, et traverse d'abord la soupape i gorge 
qui est contenue dans la boite a. Ensuite, elle pénètre par le tuyau a' dans la 
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boile à vapeur B, qui présente ici la forme extérieure d*un pilastre séparé de la 
Biachine;. Le tiroir est de la forme représentée dans la fig. 46, pL F/, qui a déjà 
été expliquée en détail. Il consiste en un tuyau courbé en forme de fer à che- 
val, et dont les deux extrémités s'appuient, au moyen d'un ressort de pression, 
contre la face plane sur laquelle s'exécute son mouvement. Cette face plane pré- 
sente trois ouvertures : une en haut , qui est le port supérieur du cylindre , et deux 
en bas, qui sont le port inférieur du cylindre et le port d'éduction. L'orifice supé- 
rieur du tiroir est de même grandeur que le port d'en haut du cylindre, mais son 
orifice inférieur est beaucoup plus large et peut couvrir à la fois le port inférieur 
do cylindre et le port d'éduction. Il en résulte que , quand le tiroir est au haut 
de sa course y comme il est représenté sur la fig. 46 , le port supérieur du cylindre 
•e trouve découvert et reçoit la vapeur venant de la chaudière, tandis que le port infé^ 
rieor et le port d'éduction , se trouvant k la fois compris dans l'ouverture inférieure 
du tiroir . permettent à la vapeur qui occupait le bas du cylindre de s'échapper 
par le tuyau d'éduction. Dans ce moment le piston de la machine exécute donc sa 
coorse descendante^ mais, si, au contraire, le tiroir est baissé d'environ 2 pouces 
el dam , ou s'il est au bas de sa course , Torifiee supérieur du tiroir tombe sur 
le port d'en haut du cylindre , et le tiroir forme alors un eondnit qui mène la 
vapeur du haut du cylindre au tuyau d'éduction , tandis que le fwrt inférieur du 
cylindre, n'étant plus recouvert par le tiroir, reçoit librement la vapeur qui rem- 
plit la boite à vapeur. Ainsi , à mesure que le tiroir monte ou descend , il laisse 
pénétrer la vapeur de la chaudière successivement au-dessus et au^lessous du pis- 
ton , et laisse en même temps sortir la vapeur située sur la face opposée du piston 
ei qui a terminé son action dans la machine. 

La vapeur, en parcourant le tuyau d'éduction, est ordinairement employée à chauf-* 
fer, autant que possible, l'eau destinée à l'alimentation de la chaudière. Dans la 
machine représentée sur la p/. X//, la vapeur est conduite dans un tube de 4 pou- 
ces anglais de diamètre et de 9 pieds de longueur, lequel est renfermé dans un 
autre tube de 8 pouces de diamètre , contenant l'eau qui doit passer dans la chau- 
dière ; et cette eau y acquiert d'abord une température d'environ 92 degrés du thermo* 
mètre de Fahrenheit , ou 53 degrés centigrades , avant de servir à lalimentation. 
Enfin , après avoir parcouru ce tube , la vapeur est conduite dans la cheminée du 
foyer où elle s'échappe librement avec les gaz qui proviennent de la combustion. 

La vapeur distribuée par le tiroir pénètre dans le cylindre à vapeur de la ma- 
diine. Ce cylindre est contenu dans une enveloppe métallique, qui sert à le pro- 
téger contre tout refroidissement extérieur, et que Ton voit figurée en C. L'inter- 
valle compris entre cette enveloppe et le cyUndre est d'environ 2 pouces, et rempli 
d*air ou quelquefois de la vapeur même de la chaudière. Le piston contenu dans 
le cyUndre à vapeur monte et descend successivement , selon que la vapeur est ad- 
jnise au-dessous ou au-dessus par le tiroir; muis pour que sa tige D suive une 
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direction parfaitement parallèle à Taxe du cylindre , elle est dirigée par une tra- 
verse d f dont les deux extrémités glissent à frottement doux le long de deux guides 
verticales cf , cT, qu'elles embrassent au moyen d'un étoupage d", éP\ A mesure que 
le piston monte ou descend , il communique le même mouvement aux deux bielles 
F , F ; et celles-ci , en agissant sur les deux manivelles f^fy qui sont montées sur 
l'arbre g 9 g ^ impriment un mouvement de rotation au volant G. Enfin, au moyen 
d'une roue dentée , ou de tout autre mécanisme , le volant met définitivement en jeu 
l'appareil nécessaire au travail spécial de la machine. 

La rotation de l'arbre du volant est , comme nous l'avons dit , employée à produire 
le jeu des tiroirs. Pour cela, un excentrique A est monté sur l'arbre </, et, à mesure 
que cet arbre tourne , l'excentrique , au moyen de sa tige hf , pousse et tire alternati- 
vement le levier vertical t. Celui-ci met en mouvement l'axe horizontal i , et , par 
conséquent , les bras / , / , qui , par l'intermédiaire des tiges m^m^ soulèvent le cha- 
riot du tiroir y c'est-à-dire, la traverse inférieure n, les deux bielles 0, 0, et enfin, la 
traverse supérieure n*. Cette dernière, enlevant avec elle la tige p du tiroir, soulève 
donc ou baissse celui-ci , selon qu'il convient au mouvement de la machine. Pour que 
le tiroir ne présente pas plus de résistance à Texcentrique , quand il doit être soulevé , 
que quand il doit être abaissé , il est équilibré autour de l'axe k , par un contre-poids 
suspendu sous le plancher de la machine , au bout du bras q , au moyen d'une 
tige 9' , dont l'extrémité joue dans une coulisse destinée à l'empêcher de prendre un 
mouvement d'oscillation. 

Le gouverneur à force centrifuge est représenté en r. Son mouvement est réglé 
par celui de l'arbre du volant , au moyen de deux poulies, h plusieurs goiiges r', r", 
sur lesquelles s'enroule une corde sans fin. Quand l'arbre du volant prend un mou- 
vement trop rapide , les deux boules du gouverneur s'écartent l'une de l'autre par 
l'effet de la force centrifuge. Alors, la douille r"*, r'" du gouverneur est soulevée. 
D'autre part , ce mouvement se transmet , par le levier à fourche s , à l'axe hori- 
xontals', et de celui-ci au levier 1'*, qui pousse la tringle t;. Enfin, comme cette tringle 
aboutit à la tige t?* de la soupape à gorge , celle-ci se ferme de plus en plus , jusqu'à ce 
nue la vitesse soit réduite au degré convenable , ainsi que nous l'avons expliqué 
•dans le chap. IH. 

La petite pompe que l'on voit représentée en i est la pompe alimentaire de la chau- 
<iière. Elle est mise en jeu par un bouton à manivelle P , fixé sur une roue d'engre- 
nage de la machine et hors du centre de cette roue. Une barre f\ articulée sur le 
bouton t\ vient mettre en jeu le chariot de la pompe, et , par conséquent , le plon- 
geur t , qui refoule Tcau du corps de pompe dans la chaudière. Pour cela , cette 
barre r» s'embraye au moyen d'une encoche , et à la manière d'une tige ordinaire 
d'excentrique , sur le levier I'" , qui met en mouvement le chariot du plongeur j et 
comme cette encoche peut être embrayée en deux points différens du levier , elle peut 
au besoin faire exécuter à la pompe une course double de celle qui suffit pour entre- 
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tenir le niveau de la chaudière. On peut donc , par ce moyen , soit suspendre l'ali- 
mentation en désembrayant Tencocbe , soit maintenir le niveau &-peu-près constant 
pendant le travail , soit enfin remplir très promptement la chaudière , comme cela 
devient nécessaire quand on l'a laissée trop longtemps sans alimentation. Le levier 1^ 
agit sur Taxe horizontal u , et celui-ci soulève et baisse les bras u\ u\ qui font défi- 
nitivement mouvoir le chariot de la pompe , au moyen des deux bielles ii*< , u^ et de 
la traverse supérieure u^^. 



ARTICLE II. 

THiORn DBS MACHUfKS À HAUTE PRESSION ET DES MACHINES SANS DÉTETITB EN GÉNÉRAL. 

S L Des effets de la machine avec une charge ou une vitesse quelconques. 

L'action de la machine & haute pression étant bien comprise , nous allons main- 
tenant passer au calcul de ses effets ; et pour cela , nous en présenterons d*abord la 
théorie sous une forme assez générale pour embrasser en même temps toutes les 
machines rotatives ou à double action, sans détente. 

Nous avons dit , en développant la théorie générale de Taction de la vapeur, dans 
le chapitre précédent , que les formules convenables au calcul des machines sans dé- 
lente peuvent se déduire des formules générales, en y supposant la détente nulle, c*est- 
i-dire , en y fesant [< = /. En outre , comme , pour ces machines , la détente n'est 
susceptible d'aucune variation , puisqu'elle n'existe pas , le troisième cas considéré dans 
la théorie générale ne peut se présenter. Ainsi , il n'y a que deux cas à observer dans 
leur travail , savoir : celui où elles fonctionnent avec une charge quelconque , et celui 
où elles fonctionnent avec leur charge maximum , ou de plus grand effet utile. 

Nous pourrions donc conclure immédiatement ici, des formules générales déjà 
développées , les formules particulières qui conviennent aux machines que nous avons 
â traiter. Cependant , comme dans le calcul général que nous avons exposé , il se pré- 
sente plus de complication qu'il n'est nécessaire pour le cas des machines sans détente» 
et que même nous avons dû y faire quelque usage des calculs différentiel et inté> 
gral , dont la connaissance n'est pas familière au plus grand nombre des lecteurs , nous 
croyons utile de laisser de côté les formules générales déjà trouvées , et de recher- 
cher d'une manière directe celles qui conviennent à l'action de la vapeur , considérée 
dans les machines sans détente seulement. 

On sait qu'on ne calcule jamais les effets des machines qu'après qu'elles sont parve- 
nues au mouvement uniforme, c'est-à-dire, quand leur vitesse est devenue constante , 
ou , puisqu'il est ici question de machines rotatives , quand le nombre des révolutions 
qu'elles produisent par minute se conserve le même , sans augmentation ni diminution, 
pendant tout le mouvement. Or, dans ce cas , il y a nécessairement équilibre entre la 
puissance et la résistance ; car , si la puissance était plus grande que la résistance , la 
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vitesse irait en augmentant^ et si , au contraire, elle était moindre que la résistance, 
la vitesse irait en diminuant. Il y a donc égalité entre ces deux forces , c'est-à-dire, 
entre la pression appliquée par la vapeur «tir le pUion , qui est la vraie force mo- 
trice du mouvement , et la résistance résultant de l'intensité de la charge , du frot- 
tement du mécanisme et de toutes les autres forces diverses qui s'opposent au mou- 
vement de la machine. Par conséquent , si nous appelons P la pression de la vapeur 
par unité de surface dans la chaudière , P* la pression inconnue ou force motrice 
qu'exercera cette vapeur dans le cylindre , et R la résistance totale opposée au mouve- 
ment du piston , on aura pour première équation de relation 

P'=R. (A) 

En outre , si la machine est en bon état , il est évident qu'il y a égalité entre la 
dépense et la production de vapeur. Or , si nous exprimons par S le volume d'eau 
vaporisé par unité de temps , dans la chaudière, ce volume d'eau se changera d'abord ^ 
dans la chaudière , en vapeur à la pression P ; puis il se changera , dans le cylindre , 
en vapeur à la pression P*. Mais nous avons vu , dans le chap. II , § VI , que , 
pendant ce changement de pression , la vapeur reste toujours au maximum de den- 
sité pour sa température. De plus, dans les vapeurs au maximum de densité pour leur 
température , le volume spécifique de la vapeur , c'est-à-dire le rapport du volume 
occupé par la vapeur au volume de l'eau qui l'a produite , peut être exprimé par 
l'équation très-simple 




dans laquelle t^ est le volume spécifique cherché , «# la pression absolue de la va- 
peur et m et n deux nombres constans , dont nous avons donné les valeurs. Le 
volume de vapeur à la pression P', transmis chaque minute au cylindre de la machine 
et correspondant au volume d'eau S , sera donc 

g fwS 

D'un autre côté , si l'on exprime par v la vitesse du piston , et par o l'aire du cylindre , 
va sera le volume décrit par le piston , dans l'unité de temps. Mais il faut remar- 
quer que la vapeur se répand dans le cylindre , non-seulement dans l'espace matériel- 
lement parcouru par le piston, mais encore dans ce qu'on appelle la liberté du 
cylindre , c'est-à-dire dans l'espace libre et les passages aboutissans au cylindre , 
où cette vapeur se perd à chaque coup de piston. En appelant / la course du 
piston , et c la liberté du cylindre exprimée par une portion équivalente de la longueur 
utile du cylindre , on voit que al sera le volume décrit par le piston à chaque course , 
mais que a(/ -{- c) sera le véritable volume de vapeur dépensé dans la même course* 
Le volume de vapeur dépensé est donc, au volume décrit par le piston, dans le rapport 

HT' 
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Or, nous avons vu que le volume décrit dans l'unité de temps par le piston est av^ 
le volume de vapeur dépensé dans le même intervalle de temps sera donc 

et , ainsi , Fégalité entre la production et la dépense de vapeur donnera pour seconde 
relation générale 

^ =avl+l. (B) 



Par conséquent , en éliminant P* entre les deux équations (A) et (B), on obtiendra 
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/ + c a n + R* 

De plus , si l'on exprime par r la résistance de la charge , par f le frottement de 
la machine , lorsqu'elle fonctionne sans charge , par â l'accroissement que ce frot- 
tement éprouve par chaque unité de la résistance r imposée à la machine , enfin , par 
p la pression subsistant contre la face opposée du piston , et résultant de l'atmos- 
phère pour les machines sans condensation , ou de la condensation imparfaite dans le 
cylindre pour les machines à condensation , ces quatre forces étant d'ailleurs rap- 
portées à l'unité de surface du piston , il est clair qu'on aura , pour la résistance 
totale R , la valeur 

^ = r+rs + f+p; 

ce qui donnera enfin , pour la vitesse v de la machine , avec une charge connue , 
en fonction de toutes les données du problème, 

__ l S wi 

On en tirera réciproquement^ pour la valeur de la charge ar , en fonction de 
la vitesse, 

l fnS a , - , ^ ,^. 



ar=^ 



De même, la vaporisation capable de produire la vitesse v, sous la charge ar^ sera 

S^i±f.H|^n + {l+,)r + p + /']. (5) 

Enfin , connaissant , au moyen de ces équations , la charge et la vitesse de la ma- 
chine , leur produit donnera , sans autre calcul , l'effet utile de la machine , savoir : 

£. u. = ar(;; (4) 
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et par suite on aura, eomme dans le S IV, art. II , du chapitre précédent, la force 
en chevaux , et les autres modes sous lesquels on peut représenter l'effet utile de 
la machine. 

S IL Du maximum d'effet utile de la machine. 

Le calcul précédent se rapporte au cas général dans lequel la charge ou la vitesse 
sont données à priori et sans aucune condition particulière; mais , si Ton veut 
connaître quelle est la vitesse ou la charge qui conviennent à la production du 
maximum d'effet utile de la machine , il faut examiner la valeur de l'effet utile arv , 
qui est, d'après l'équation (2), 

Or, cette expression, ne contenant la vitesse que dans des termes négatifs , ao* 
querra évidemment son maximum lorsque cette vitesse sera la plus petite possible ; 
et, d*un autre e6té, en se reportant à l'équation (B), on y reconnaît que la vitesse 
sera un minimum, quand la pression P' aura au contraire sa plus grande valeur, 
e*est4-dire sera égale à la pression P de la chaudière. La vitesse du maximum d'effet 
utile de la machine sera donc fournie par l'équation (B), en y fesant P'asP, 
c*est-à-dire que cette vitesse sera 

9 l S m 

/ + * • n+P ^ ' 

Par conséquent, en substituant cette valeur dans l'équation (2), on aura pour la 
charge du maximum d'effet utile , 



a 



ar»-~.,(P-p-/); (6) 



et, en la substituant dans l'équation (3) , on aura, pour la vaporisation de la 
machine, en fonction de la vitesse du maximum d'effet, 

l + e n + P . --. 

S— --f m"^' ^^ 

Enfin, le produit ar^tf donnera la mesure du maximum d'eflet utile de la machine, 
et on pourra l'exprimer , comme précédemment , sous les diverses formes indiquées 
dans le S V de l'art. I du chap. IV. On aura donc, ainsi, toutes les formules 
nécessaires à la solution des différens problèmes qui peuvent se présenter dans le 
calcul de ces machines. 



I 



MACHINSS A HAUTS PRESSION. 189 

n faut cependant observer que les formules que nous venons d'obtenir donne- 
ront les effets utiles maxima que la machine est capable de produire, avec la vapo- 
risation S; mais, comme il est évident, à la seule inspection de la formule, que 
la vitesse t)\ et, par conséquent, l'effet utile, sera d'autant plus grand que la vapo- 
risation S sera considérable, il doit être entendu que les effets de la machine n'attein- 
«iront réellement leur limite maximum qu^autant que la vaporisation dans la chaudière 
sera la plus grande qui puisse s'y produire ; c'est-à-dire que ce n'est qu'en donnant 
dans les formules, à la quantité S, sa plus grande valeur , que ces formules feront 
connaître les effets extrêmes qu'on peut attendre de la machine. 



ARTICLE IIL 

FORMULES PRATIQUES POUR LE CALCUL DES MACHINES A HAUTE PRESSION , ET EXEMPLE DR 

LEUR APPLICATION. 

Dans les machines à haute pression , la vapeur est produite dans la chaudière à 
une pression très-élevée. Elle passe ensuite dans le cylindre , où elle agit successive- 
ment au-dessus et au-dessous du piston , pour lui imprimer un mouvement alterna- 
tif , et ensuite elle s'échappe librement dans l'atmosphère , sans être condensée. Par 
conséquent, au lieu d'avoir, sur la face opposée à l'action de la vapeur, un vide 
plus ou moins parfait résultant de la condensation , c'est-i-dire une pression nulle ou 
presque nulle , il y subsiste toujours , au contraire , la pression atmosphérique , la- 
quelle succède aussitôt à la pression qu'exerçait auparavant la vapeur. Dans ces ma- 
chines , la pression de l'atmosphère doit donc être comptée parmi les forces qui s'op- 
posent au mouvement du piston ; c'est-à-dire que la quantité représentée par p doit 
avoir ici une valeur égale à 14.71 livres par pouce carré, en mesures anglaises, et 
1 .033 kilogramme par centimètre carré , en mesures françaises. 

Pour être en état d'appliquer les formules que nous venons de développer, il faut 
encore connaître les deux quantités f et ^ ; c'est-à-dire le frottement de la machine 
fonctionnant sans charge , et son frottement additionnel par unité de la charge r. A 
cet égard , des expériences spéciales et circonstanciées seraient nécessaires. 

Nous avons bien cité , dans le S V du chap. I de cet ouvrage , une expérience 
faite sur une machine à haute pression servant aux épuisemens, qui a donné, pour 
le frottement de la machine non chargée, 3.5 Uvres par pouce carré de h surfaee 
du piston ; mais , comme ce résultat comprenait , outre le frottement propre de la ma> 
chine , celui d'un second arbre d'engrenage et des roues dentées qui servaient à trans* 
mettre le mouvement aux pompes d'épuisement , il est évidait qu'il était beaucoup 
trop fort pour être appUqué à la machine seule. A défaut d'expériences spéciales pour 
les machines à haute pression , nous recourrons donc aux données expérimentales 



190 CHAPITRE CIffQCliXE. 

fournies par les machines de Watt, et dont nous parlerons plus loin. D*après ces don- 
nées, nous verrons qu*on peut évaluer le frottement de ces machines, y compris le 
travail de leurs pompes de service , c'est-à-dire des pompes d*air , d*eau froide et d*eau 
chaude ou d'alimentation , à 0.75 livre par pouce carré de la surface du piston , 
pour les machines à cylindre de 33 pouces ou S. 75 pieds de diamètre; et que, 
dans les machines à cylindre différent , ce frottement varie à-peu-près en raison in- 
verse du diamètre du cylindre. Nous admettrons donc ici cette évaluation, en obser- 
vant toutefois qu'elle doit se trouver un peu trop forte pour les machines à haute 
pression qui n'ont point de pompe d'air ni d'eau froide. 

Ainsi , en rapportant cette mesure au pied carré et représentant d'ailleurs par d 
le diamètre du cylindre exprimé en pieds , nous aurons 

/=0.7Sxl4*-;p=-j- 

On remarquera que, pour une machine à cylindre de 16 pouces de diamètre, cette 
évaluation donne /*= 1 .5 livre par pouce carré de la surface du piston , et que cette 
valeur est précisément celle que l'expérience a fait connaître pour le frottement des 
machines locomotives de dimensions pareilles , comme on le verra plus loin« Cette 
observation tend donc encore à conflrmer l'évaluation précédente. 

Quant à la quantité ^ , ou au frottement additionnel créé dans la machine par unité 
de la charge r, jusqu'à ce que nous ayons pu acquérir des notions précises à ce 
sujet , nous adopterons la valeur fournie par l'expérience dans les machines locomo- 
tives , qui sont aussi des machines à haute pression sans détente. Dans celles-ci , nous 
verrons que le frottement additionnel , créé dans la machine par une résistance quel- 
conque, est O.li de cette résistance. Nous prendrons donc encore ici 

^ = 0.14. 

En outre , dans les machines à haute pression , ainsi que dans toutes celles qui sont 
rotatives , où le mouvement du piston est arrêté et réglé par une manivelle , l'inter- 
valle laissé entre la fin de la course du piston et le fond du cylindre s'élève, y com- 
pris les passages aboutissans à j^ de la longueur de la course ; nous aurons donc en 
général , pour la liberté du cylindre , 

c = 0.05 /• 

Enfin, en se reportant à ce que nous avons dit % III, art. II, chap. IV, on verra 
que , dans les machines à vapeur stationnaires , en raison de l'eau entraînée à l'état 
liquide et mélangée avec la vapeur , la vaporisation effective ou la valeur de S, i 
introduire dans les formules, peut être portée à 0.95 de la vaporisation brute obser- 
vée dans la chaudière. 

En introduisant donc ces valeurs dans les formules , hors celles de /*, ^ et S , qui 
ne sont qu'approximatives , et en y mettant en outre , pour les constantes m et 
iii les valeurs qui conviennent aux machines sans condensation , savoir, en mesures 
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anglaises et quand la pression est exprimée en livres par pied carré , 

nt = 4,348,000, 
n=620, 

on obtient les formules numériques suivantes , pour le calcul des machines dont nous 
nous occupons. 

Formules pratiques pour les machines à haute pression ( mesures anglaises ). 

CAS GÉNÉRAL. 

t,=A. jMO^ Vitesse du piston , en pieds, par 

a 2738 + (itJ)rt/ minute. > f > i«- 

ar = 4,il0,9U0 .^^^ - —^ (^^^ + ^)' Charge utBe du piston, en livres. 

S—ao^^'^^^^^^^^^, » Vaporisation effcctivc,enpîeds cubes, 

4,110,990 d'eau par minute. 

£.u. = oro ••••••.. Effet utile , en livres élevées à i pied 

par minute. 

E.a.ch.=:^— •••••• Effet utile , en chevaux. 

E.a.ilb.co.=-^. Effet utile de i Ib. de combustible , 

^ en livres élevées à 1 pied. 

E. u. i p. e. =-^^ • Effet utile de i pied cube d'eau , en 

^ livres élevées à i pied. 

33000 N 

Q.co.pp.lch.=— — — Quantité de combustible, en livres, 

^^ qui produit l'effet d'un cheval. 

Q. e. pr. 1 ch. = ^??i Quantité d'eau , en pieds cubes , qui 

«'^ produit l'effet d'un cheval. 

E.u.ch.pr.lU>.co.= =^^ Effet, en chevaux, produit par livre 

53000N de combustible. 

E. n.ch.p.ip.e.=--^-r; Effet , en chevaux , produit par pied 

33000 h eube d'eau vaporisée. 

CAS DU MAXIMUM d'EFFET UTILE. 

a 620 ^P minute. 

or'=74-j:(P — /— 2**^) Charge Utile du piston, en livres. 

1190 ^ T^ 

S = ot;*j— — - Vaporisation cffective,en pieds cubes, 

' ' d'eau par minute. 

£.ii.max.=arV Effet utile , en livres élevées & 1 pied 

par minute. 
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Nous n'ajouterons pas , aux formules du cas de maximum d'effet utile , les diverses 
expressions de cet effet utile, en chevaux , en poids de combustible » etc. , parce que 
les formules qui les donnent sont les mêmes que celles du cas général. 

Pour montrer une application de ces formules , supposons qu'il s'agisse de déler* 
miner les effets que l'on peut attendre d'une machine de ce système déj& construite, 
et dont les dimensions et autres données soient connues, savoir : 

Cylindre, i6 pouces de diamètre; ou o^: 1.3963 pied carré. 
Course du piston, 3 pieds; ou /sb3 pieds. 

Vaporisation effective , 0.378 pied cube par minute ; on S «s 0.378 pied cube. 
Consommation de combustible dans le même temps,3.489IiTre8dehouille;ouN3B:3.i89 Ib. 
Pression a6«oItie dans la chaudière , 34.50 Ibs par pouce carré; ou Pb=7848 Ibs par 
pied carré. 

En faisant le calcul avec ces données , on obtient les résultats suivans , pour les effets 
que produira cette machine , avec la vaporisation ci-dessus , en marchant à sa vitesse 

4e maximum d'effet utile et aux vitesses respectives de 1 70 et 350 pieds par minute : 

I • ■ • 

Htximam d*effel utile. 
V =250 ... 170 ... 132 

ar = 1876 ... 4460 ... 6754 

r 
771 • • es 9.33 ••. 32.18 ... S3.59 

S = 0.378 ... 0.378 ... 0.378 

B. u ee 469,000 ... 758,200 ... 894380 

E. u. eh » 14.21 ... 22.98 ... 27.10 

E. u. 1 Ib. co. ...« 147.070 ... 237,760 ... 380,430 

E.o.lp. e -B 1,240,740 ... 2,005,800 ... 2,365,800 

Q. co.pr. 1 ch. . . = 0.224 ... 0.139 ... 0.118 

Q.e. pr. Ich. . • • as 0.027 ... 0.016 ... 0.014 

E. u. ch. pr. 1 Ib. co. s=s 4.46 • . . 7.21 . . . 8.50 

E. u. ch. pr. 1 p. e. as 37.60 ... 60.78 . .. 71.69 

Ces effets seront ceux de la machine , si l'on maintient le feu assez activement dans 
la chaudière pour produire une vaporisation effective de 0.378 pied cube par mi- 
nute. Nais s'il arrive qu'on veuille mettre en mouvement une moindre charge , sans 
cependant augmenter la vitesse du travail , il est évident qu'on pourra se contenter 
d'une moindre vaporisation dans la chaudière , ou pousser le feu moins activement. 
Supposons donc que, dans un cas semblable, la vaporisation ait été réduite à 0.393 
pied cube d'eau par minute, la consommation correspondante de combustible se 
trouvant en même temps de 2.221 Ibs de houille par minute, et la pression ab- 
solue dans la chaudière de 55.13 Ibs par pouce carré, alors les effets produits par J 
la machine, à la vitesse du maximum d'effet utile, et aux vitesses respectives de 
170 et 3o0 pieds par minute, deviendront: 






= 3.12 ... 13.05 •.. 34.15 
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Maximum dVfîct utile. 

V = 250 ... 170 ... 101 

ar = 627 ... 2623 . . . 6865 

r 

S = 0.292 ... 0.292 ... 0.292 

£.a = 156,750 ... 445,910 ... 694,740 

£. u. du = 4.75 ... 13.51 ... 21.05 

£. u. i Ib. co. • . . = 70,582 ... 200,780 ... 312,830 

Tels seront donc les effets produits par la machine. Ainsi Ton voit que, sel(»i 
la vitesse du mouvement et la vaporisation de la chaudière , il pourra arriver que 
la charge que peut supporter le piston se réduise de 34 livres à 3 livres environ 
par pouce carré ; tandis que , si Ton voulait calculer cette machine par le procédé 
ordinaire , c'est-à-dire en appliquant à la pression de la vapeur dans la chaudière , 
un coefficient constant, le coefficient 0.60 par exemple, pour en déduire la charge 
utile de la machine, cette charge, dans tous les cas indistinctement, même an 
plus grandes vitesses, et avec une vaporisation presque nulle, serait toujours de 

(S4.50 — 14.71 ) X 0.60 = 23.88 livres par pouce carré. 

£t , de plus, Teffet utile , ou la force en chevaux , étant le produit de Feffort par 
la vitesse, serait d'autant plus grand que la vitesse du mouvement serait plus con- 
sidérable. 

La machine à haute pression que nous venons de calculer est celle de la distrU 
bution publique des eaux de la ville de Brighton , en Angleterre , et les effets qu'elle 
produit sont une pleine confirmation des résultats que nous venons d'obtenir. En 
effet, cette machine a un cylindre de 16 pouces de diamètre et une course du 
piston de 3 pieds, et, mise en expérience par nous avec tout le soin dont nous 
étions capable, elle a produit les résultats suivans. 

Le 19 novembre 1841, la machine, manœuvrant 6 pompes d'épuisement, qui 
forment sa charge complète, a travaillé pendant 6^r0m. La vaporisation dans la 
chaudière , soigneusement mesurée dans le réservoir d'alimentation , a été de 143.28S 
pieds cubes d'eau , en tout, ce qui fait 0.398 pied cube par minute; mais retranchant 
les 0.05 de ce nombre pour tenir compte de l'eau enlevée à l'état liquide avec la va- 
peur, la vaporisation effective a été de 0.378 pied cube par minute. La consomma- 
tion de houille , pesée à mesure du besoin, a été de 1148 livres ou 3.189 livres par 
minute. Dans ces conditions la machine a pris une vitesse régulière de 56.11 courses 
du piston, ou 168.33 pieds par minute; et la charge totale de la machine, mesurée 
par expérience, comme nous l'avons expliqué chap. IV, art. III, S lU > ^^ essayant 
la moindre pression avec laquelle on pouvait maintenir la machine en mouvement , 
s^est trouvée être de 29.05 livres par pouce carré de la surface du piston. 

25 
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Or , ces résultats sont parfaitement d'accord avec ceux qui sont donnés par le cal- 
cul précédent; car on voit qu'avec cette vaporisation, la charge effieciive dont étail 
capable la macliine, h la vitesse de 170 pieds par minute, était de 33.18 livres par 
pouce carré ; et, en -ajoutant à ce nombre 1 .50 livre pour le frotlement propn de It 
machine, et 33.18x0.14= 3.11 livres, pour le frottemeDt additionnel dû A la 
charge de 33. 18 livres, on trouve définitivement pour la chai^ totale de la machine 
36.79 livres par pouce carré, qui ne difTère que de 3 livres environ du nombre ré- 
sultant de l'expérience. El même , si l'on veut éire plus précis, et chercher le résot 
tat de la formule , non pas pour la vitesse de 1 70 pieds par minute , mais pour celle 
de 168.35 pieds, qui était la vitesse réelle , on trouve que la charge totale de la ma- 
chine devait être alors de 37.33 livres par pouce carré; et ce nombre ne diffère que 
de 1.83 Ib du nombre donné par l'observation. 

La seconde expérience , que nous avons faite sur la même machine, offre une 
nouvelle confirmation des formules présentées. Ceue expérience a donné les résultait 
suivans. 

Le 33 novembre 18il , la même machine, mise en expérience avec trois pompe* 
d'épuisement seulement , a travaillé pendant i^ïtO'". La vaporisation mesurée dans le 
réservoir d'alimentation a été de 89.0S3 pieds cubes d'eau , ce qui fait 0,307 pied cube 
par minute pour la vaporisation brûle, et 0.393 pied cube pour la vaporisation effiee- 
Uve; la consommation de houille a été de 64i Ibs, ou 3.331 Ibs par minute. Dana 
ces conditions, la machine a pris une vitesse régulière de 57.30 courses du piston, 
ou 171.9 pieds par minute; et la charge totale de la machine, mesurée directement, 
s'est trouvée être de 15.50 livres par pouce carré de la surface du piston. 

Or, on trouvera que les nombres de la seconde série des résultats présentés plus 

haut s'accordent avec cette expérience , cl si l'on cherche plus particulièrement la 

charge que devait être en état de mouvoir la mochine à la vitesse de 171 .9 pieds par 

minute, on trouvera que cette charge était de 13.70 livres par ponrce carré ; et co 

y ajoutant pour le frottement propre de la machine 1 .50 Ib , et , pour le froilemcm 

additionnel, 13.70x9.14=1.78, on trouve 15.90 Ibs par pouce carré, qui ne 

diffère que de 0.48 de la charge totale 15.50 obtenue par l'expérience. Il y a donc, 

autant que possible, coincïdence entre les résultats du calcul et ceux de l'observation. 

A l'égard de la chaire foto/e de la machine, savoir : 39.05 ou 15.50 livres par 

pouce carré du piston, dans les deux cas ci-dessus , nous devons ajouter, pour ceux 

le connaissent pas la distribution d'eau de Brighton , que cette charge était pro- 

: 1*. par le poids de l'eau pompée, qui, d'après la hauteur du réservoir et le 

j du puits, les jours mentionnés, formait une colonne de 140.07 pieds de hat»- 

lur une base de 3.3394 pieds carrés pour les six pompes, et 1.0473 pied carré 

les trois pompes de 8 pouces , mise en mouvement au quart de la vitesse do 

I A vapeur; 3*. par la force nécessaire pour transporter cette eau i la disunce 

ïntale de 4650 pieds dans un tuyau de 1 pied de diamètre; 3*. par le frotte- 
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ment propre de la machine; et 4**. enfin, par le frottenient des arbres d'engrenage , 
des roues dentées et des pompes d'épuisement. 

Pour avoir les mêmes formules numériques, en mesures françaises, il suffit d'ob« 
server qu^alors on aura pour les constantes : 

Pression atmosphérique, p.= i0330 kilogrammes par mètre carré. 

Frottement de la machine sans charge, exprimé en kilogrammes par mètre carré, pour un 

450 
cylindre dont le diamètre d est exprimé tn Inètres, /s=s 



Prottement additionnel de la machine par unité de la charge, ^ = 0.i4. 

IJLe 
Rapport de la dépense de vapeur au volume décrit par le piston, --j-* as 1.05. 

Constantes du volume spécifique de la vapeur , 

fti = 21,S33,000, 
n s S;020. 

Par conséquent, en effectuant, au moyen de ces valeurs* toutes les opérations 
possibles dans les équations, on trouvera pour les formules numériques propres 
au calcul des machines dont nous nous occupons , et en mesures françaises : 

Formula pratiques pour les machines à haute pression 

(mesures françaises) : 

CAS GÉNÉRAL. 



v = 



S^^^ Vitesse du piston, en mètres par 



ar===ao,220,980;74T---rT-i(^33554-n. Charge utile du piston , en kilo- 

(i+Of» 1+rf grammes. 

S^o^î^5LHidl£I:±^. Vaporisation effective, en mètres 

90,220,980 cubes d'eau, par minute. 

E.u.=: an; • Effet Utile , en kilogrammes élevés à 

i mètre par minute. 

E u 

E.ii.ch.=2^ Effet utfle , en chevaux. 

E. u. lk.co. = -^' Effet utile de 1 kilogramme de com* 

^ bustible, en kil*. Sevés à 1 mètre. 

E 11 

E. u. 1 m. e. =— W^ Effc^ utile de i mètre cube d*cau , 

^ en kllogr. élevés à un mètre. 

Q. co. pr. i ch. = -g-j^ 



Quantité de combustible, en kilog*., 
qui produit Teffet d*un cheval. 



4^00 S 
Q. e. pr. 1 ch.=:«= Quantité d'eau , en mètres cubes , qui 

^' "• produit Tcffet d'un cheval. 
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E n 

£.ii.cfa.pr.lk.co.=2KrQ^ Effet utile , en chevaux , produit par 

kilogramme de combustible. 

E H 
E.u.ch.pr«1m.e.=:7T^tr^ Effet utile , en chevaux , produit par 

^^ mètre d'eau vaporisée. 

C\S DU MAXIMUM D*EFFET UTILE. 
, S 20,220,950 ^.^ j • . a. 

•'= — m g^n /p * Vitesse du piston, en mètres, par 

*• ^^^^ minute. 

or'=r--^(P — /'-- 10335) Charge utile du piston, en kflo- 

"^ grammes. 

S=:at?* ' "V Vaporisation effective, en mèlres 

ai,5Qsu,»50 çjjjj^ ^^^^ ^ p^p minute. 

E. u. max. = arV Effet utile , en kilogrammes élevés i 

I mètre par minute. 

Enfin, si Ton veut faire Tappliestion de ces formules aux effets de la même 
machine , dont les dimensions ont été données pins haut en mesures anglaises , ii 
suffit de rapporter toutes les mesures aux unités françaises ; ce qui donne d'abord : 

Diamètre du cylindre , 40.64 centimètres ; ou a=: 0.12972 mètre carré. 
Course du piston , 0.914 mètre ; ou I = 0.914. 

Vaporisation effective , 0.010702 mètre cube par minute ; ou S = 0.010702. 
Consommation de combustible dans le même temps , i .4499 kilogramme ; ou N = i .4499. 
Pression absolue dans la chaudière , 3.8301 kilogrammes par centimètre carré ; ou 
Pas 38301 kilogrammes par mètre carré. 

En fesant le calcul avec ces élémcns , on obtient les résultats suivans , pour les 
effets que produira cette machine , avec la vaporisation ci-dessus , en marcliant à sa 
vitesse de maximum d effet utile , et aux vitesses respectives de 76.20 et 51 .80 mètres 
par minute. 

Maximum d*effet utile. 

ff = 76.20 • . . 51.80 . . . 40.37 

ar = 852 ... 2026 • . . 3063 

— = 0.657 • . . 1.TJ62 . . . 2.361 

10,000 

s B 0.01070 . . . 0.01070 . . . 0.01070 

E. « » 64,922 . . . 104,950 . . . 123,660 

E. u. ch = 14.23 . . . S3.02 • . . 27.12 

E. u. 1 k. co. . . . = 44,900 . . . 72,580 . . . 85,523 

E. u. i m. c. . . . = 6,066,400 . . . 9,806,400 . . . 11,555,000 

Q. co. pr. 1 ch. . . K 0.10156 « . . 0.06282 . . . 0.05330 

Q. e. pr. 1 ch. . . . = 0.00075 . . . 0.00047 . . . 0.00039 

E. u. eh. pr. Ik. co.=s 9.85 ... 15.92 ... 18.76 

E. a. ch. pr. 1 m. e. ss 1330 . • • 2151 . . . 2534 



MACHINES LOCOHOTIVSS. t97 



CHAPITRE YI. 



MACHINES LOCOMOTIVES 



ARTICLE I. 



DESCRIPTION DE LA MACHINE. 



Les machines locomotives , en usage sur les chemins de fer , sont des machines 
i hoMie pressùm^ sans détente et sans condensation » construites sur les mêmes princi* 
pes que les précédentes , pour l'application de la vapeur comme force motrice ; mais 
seulement elles sont mobiles sur des roues , et il y a deux cylindres au lieu d'un. 
La vapeur est de même formée à une pression très-élevée dans la chaudière; elle 
passe ensuite dans les cylindres, où elle est admise sans interruption pendant toute 
la durée de la course du piston, et enfin elle s'échappe dans l'atmosphère, sans 
avoir été condensée. 

La vapeur une fois parvenue dans le cylindre y agit successivement d'un côté 
et de l'autre du piston , et lui communique ainsi un mouvement rectiligne alterna- 
tif qui , par Tintermédiaire d'une manivelle , se change en un mouvement de rotation 
appliqué aux roues qui soutiennent la machine; et l'effet de cette rotation est de 
porter en avant la machine elle-même, suivie de tout son train. 

La pi. XIII représente une machine locomotive sortie des ateliers du célèbre 
constructeur anglais M. Robert Stephenson. Les parties principales de la machine 
sont: le foyer et la chaudière, qui constituent les moyens de former la vapeur; les 
tiroirs et les cylindres^ qui servent à mettre cette vapeur en action; et enfin, les ma- 
nivelles et les roues , par le moyen desquelles le mouvement des pistons produit la 
progression de la machine elle-même. Nous décrirons successivement ces diverses 
parties, puis nous passerons à quelques autres moins importantes. 

En jetant un coup d'œil sur la fig. 75 , on y voit le corps de la machine , com- 
posé de trois compartimens distincts. Celui d'arrière , A , qui a la forme d'un carré 
surmonté d'un dôme arrondi , se nomme la boite à foyer. 11 fait partie de la chau- 
dière et contient de l'eau ; mais , dans cette eau , est placé le foyer , c'est-à-dire 
une boite intérieure A* , dans laquelle est le feu destiné à produh-e la vaporisation. 
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Le compartiment du milieu , CC , est cylindrique ; il forme la chaudière propre- 
ment dite et contient aussi de Teau qui communique avec celle que renferme la 
botte à foyer. Enfin , le compartiment d*avant de la machine , B , est ce qu'on 
nomme la boite à fumée; il est surmonté de la cheminée et contient les tiroirs 
et les cylindres. Sa forme est analogue à celle de la boite à foyer. En dessous du 
corps de chaudière sont les pièces qui servent à utiliser iWion de la vapeur pour 
la progression de la machine. 

Ainsi qu*on vient de le dire , le foyer A* est placé dans Tintérieur du premier 
compartiment de la chaudière , et il est environné d'eau , qui remplit le double 
fond aa , ou Fintervalle des deux boites. Au fond est la grille a* , sur laquelle est 
placé le coke, et qui laisse passer Tair nécessaire à la combustion. Cette grille est 
composée de barres séparées qu'on peut , au moyen d'un crochet, faire tomber 
dessus leurs supports, ce qui permet d'éteindre le feu instantanément. La flamme, 
après avoir frappé le sommet de la boite à feu , se divise dans tous les petits 
tubes a** , a" , qui lui font traverser le deuxième compartiment de la chaudière et 
la conduisent définitivement à la boite à fumée , d'où elle s'échappe dans la che- 
minée B*. La porte du foyer est en a*'*, et A*' représente la plaque de support 
sur laquelle se tient le machiniste. Immédiatement derrière la machine suit son 
fourgon d'approvisionnement, qui porte l'eau nécessaire à l'alimentation de la chau- 
dière . et le coke requis pour les besoins du foyer ; ce fourgon est attaché à k 
machine par une tige de jonction qui se prête aux oscillations du mouvement. Enfin , 
pour que la chaudière soit protégée contre tout refroidissement extérieur , elle est 
recouverte d'une seconde enveloppe formée de douclles de bois appliquées par- 
dessus le métal , mais laissant un petit intervalle entre elles et le métal. 

L'eau de la chaudière prend son niveau dans les deux compartimens qu'elle 
occupe , et ce niveau ne doit jamais laisser à découvert , ni le sommet de la boite 
i feu , ni les petits tubes qui sont parcourus par la flamme. A cet efiet , il y 
01 , sur le cité de la chaudière , trois petits robinets-jauge , comme ceux dont nous 
avons parlé $ II, chap. III, et, en outre, un niveau à tube de verre semblable à 
•celui de la /Sgf. 4, p/. /• Ces petits appareils ne sont pas vus sur la fig. 75. 

La vapeur , en se dégageant du liquide , remplit le dôme à vapeur AA , où elle 
Bramasse à mesure de sa formation ; mais elle ne peut y acquérir une force élas- 
tique trop considérable , parce qu'il y a , sur la chaudière , deux soupapes de sûreté , 
qui lui donnent issue dans l'atmosphère, dès que sa pression dépasse une limite 
fixée. La première de ces deux soupapes , d , est à levier et balance , comme celle 
qui a été représentée dans les /fgr. 9 et 3 , p/. / ; l'autre est souvent formée de 
plusieurs ressorts en lames, arc-boutés les uns contre les autres et contenus dans 
une boite fermée , pour que le machiniste ne puisse y avoir accès et la surchar- 
ger. Sur le dôme A , ou sur le bord de la soupape et, est un sifflet d'avertisse- 
ment d* , qui sert h annopcer l'approche de la machine ; il consiste en un petit robinet 
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qui laisse sortir la vapeur contre le tranchant d*une espèce de gobelet renversé, 
où elle produit un sifflement qu*on entend de fort loin. 

Dans le dôme à vapeur A est placé le tuyau S, où se fait la prise de vapeur, 
et qu'on élève à dessein , pour éviter que Teau de la chaudière n*y soit jetée pen* 
dant les oscillations de la machine. La vapeur pénètre donc d*abord dans le tuyau S, 
et de là dans le tube S' ; puis, dès qu*en tournant la poignée r on ouvre le ré- 
gulateur r^ qui intercepte le passage, elle se précipite dans le tube à vapeur S** , qu'elle 
suit dans toute sa longueur. Le régulateur r* est semblable à celui que nous avons 
décrit dans le §IIIduchap. III, c'est-à-dire qu'il consiste en deux disques concen- 
triques appliqués Fun sur Tautre et percés chacun d'une ouverture angulaire. Lorsqu'en 
tournant la poignée r* on fait coïncider les deux ouvertures, la vapeur traverse librement 
le passage ; mais si la partie pleine du disque mobile recouvre , au contraire , l'ouver- 
ture du disque fixe, le passage se trouve intercepté. La vapeur, après avoir tra- 
versé le régulateur, suit le tube S**, puis le tube S*^*; celui-ci la conduit à laboUe^ 
à vapeur ss (/^. 75 et 76), qu'elle remplit entièrement. 

Ici la vapeur est distribuée en avant et en arrière de chaque piston , au moyeiï 
d*un tiroir /*, semblable à celui que nous avons décrit {fig. 32 et 33, pi. F), et dont 
la tige est mise en mouvement par un excentrique fixé sur l'essieu coudé de la 
machine, comme nous le dirons un peu plus loin. Sur la figure, la direction des 
flèches indique la circulation de la vapeur; dans la position où est représenté le 
tiroir du cylindre de gauche de la machine , la vapeur pénètre en avant du piston 
par le port à vapeur 1 {fig. 75 et 76), et le fait, par conséquent , reculer dans le 
cylindre. Dans l'instant suivant, le tiroir changera de place, conduira la vapeur 
de la chaudière en arrière du piston , et , par conséquent , poussera celui-ci en avant , 
et ainsi de suite alternativement. Le jeu du tiroir, à mesure qu'il produit l'arrivée 
de la vapeur de la chaudière sur une face du piston , permet aussi , sur la face 
opposée, l'échappement de la vapeur qui a servi à opérer la course précédente; 
c'est ce qu'on reconnaît sur la figqre. La vapeur contenue derrière le piston sort 
par le port de derrière 2 , arrive sous le tiroir et s'échappe par le passage e , dont 
on voit l'entrée figurée sous le tiroir , et qui la conduit au tube d'éduction E. 

C'est d'ailleurs une particularité de la machine locomotive que ce tube d'éductioo 
ne conduit pas la vapeur au dehors même de la machine, mais seulement dans la 
cheminée, où il se termine par un orifice rétréci qu'on nomme la tuyère j et dont 
l'action est semblable à celle d'un soufflet pour attiser le feu. En efiet, la vapeur, 
en s'élançant en jets par l'orifice de la tuyère , produit derrière elle un vide qui se 
communique à l'instant au foyer, par les petits tubes a** a**; et, par conséquent, 
une masse d'air se précipite aussitôt de dessous la grille au travers du combustible, 
pour remplir l'espace où le vide avait été fait. C'est à cet ingénieux moyen , combiné 
avec l'emploi de la chaudière multitubulaire , qu'on doit l'énorme production de 
vapeur qui rend les locomotives capables d'atteindre de si grandes vitesses ; et nous 
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citerons avec plaisir que la chaudière à tubes a été inventée par M. Seguin d'Annonay, 
dont le brevet est du 22 février 1 828 , et que la première application de la vapeur 
perdue au tirage du feu a été faite à Paris, en 1826, par M. Pelletan, dans des 
expériences publiques sur un bateau à vapeur, en présence du préfet de la Seine^ 
de sorte que ces deux inventions sont dues à des Français. 

n'y a deux cylindres à vapeur G, G, qui sont placés horizontalement, et Tun 
à côté de Tautre , dans la boite à fumée , où ils sont protégés contre les effets cou» 
densateurs de Fair froid , par le passage de la flamme et les parois de la boiie elle- 
même. Le piston de chacun de ces deux cylindres agit sur une manivelle fixée sur 
l'essieu des deux roues motrices de la machine , et tend à lui imprimer un mouve* 
ment de rotation ; mais comme il y a , dans le jeu d'une manivelle , deux points où 
la force motrice est sans effet pour continuer le mouvement, ce qui a lieu quand 
le rayon de la manivelle se trouve dans la direction du mouvement alternatif, on 
place i angle droit. Tune sur l'autre, les deux manivelles correspondantes aux deux 
pistons. Par ce moyen , l'une est toujours dans son maximum d'action quand l'autre 
est sans effet , et le mouvement se continue sans variation sensible. 

Gelie position relative des deux manivelles de Fessieu, à angle droit l'une sm 
l'autre, se reconnaît dans la fig^ 76; car on y voit que, tandis que la manivelle de 
fauche est en I:, dans la direction verticale, où elle reçoit tout l'effort du piston II 
par rknerraediaire de la tige A et de la bielle A* , l'autre manivelle se trouve en t , 
e*ealrà-dire dans la direction même du piston, qui devrait lui communiquer un 
mouvement de rotation. On voit en même temps , d'après la situation de la ma- 
BÎvdle 9*, que le second piston se trouve au fond de son cylindre, ou au bout de 
sa course, dans l'instant que le piston H est au milieu de la sienne; et cette aher- 
nation des deux pistons et des deux manivelles se continue pendant tout le mouve- 
ment. Sur la fig. 78 , on ne voit que la tige h et la bielle A* du piston du cylin- 
dre de gauche , ainsi que le tiroir du même cylindre , parce que la coupe longi- 
tudinale que cette figure représente est faite le bng du milieu de la machine. Potur 
assurer le mouvement des pistons dans la direction précise de l'axe des cylindres, la 
tige de chaque piston est munie d'une petite traverse ou navette qui glisse à frotte- 
ment doux dans une coulisse formée de deux guides parallèles A", A*^. 

L'essieu coudé K de la machine étant donc mis en mouvement , comme on vient 
de le dire, les deux roues , qui ne font qu'un avec lui, tournent en même temps, et, 
par conséquent , la machine exécute sa progression de la même manière qu'une voi* 
ture qu'on ferait avancer en poussant aux rais. La machine est portée sur six roues , 
et quelquefois sur quatre ; mais de ces roues , il n'y a ordinairement que les roues 
mairiceê qui soient mises en action par les pistons , de sorte que les autres ne ser- 
vent qu'à soutenir le poids de la machine. Cependant , comme le seul point d'ap- 
pui des roues motrices pour pousser la machine en avant se trouve dans leur odAé- 
sur les rails , adhérence qui dépend du poids qu'elles supportent , et qui fait 
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<Itte ces roues avançait au lieu de glisser , il pourrait arriver , pour les madiines qui 
^ioivent tirer des. charges considérables, que Tadhérence de deux roues fut insuffla* 
aante. Alors , on lie ensemble les trois roues de chaque côté de la machine , ou seule* 
meni deux d'entre elles ,. de manière que les roues motrices ne puissent tourner san» 
les entraîner également. Par ce moyen , la machine adhère par toutes ses roues et , 
ftff conséquent, elle devient capable de tirer des charges beaucoup plus fortes. Quand 
les roues dé la machine sont égales , cette liaison s'établit par des bielles métalliques 
Ij l {fig^ 76) placées en-dehors et attachées aux roues par des boutons à manivelle, 
Qomroe on le voit sur la figure ; mais , quand les roues de la machine sont iné*- 
gales , on peut, encore rendre leur mouvement solidaire l'un de l'autre , au moyen 
à\m galet qu'on fait descendre entre les roues voisines par un levier de pression, et 
qui , en frottant sur leurs deux circonférences, fait que l'une ne peut tourner sansi 
^Qlniiner l'antre avec elle. Enfin , pour que les roues de la machine ne puissent^ 
tomber de dessus les rails, qui sont, comme on sait, des barres de fer saillantes au-des-^ 
sus da sol, ces roues sont garnies, en-dedans, d*un rebord qui les arrête dans tout 
mouvement latéral sur la voie. 

Ce qui précède fait comprendre comment la vapeur* se forme dans la chaudière, 
commmit elle vient agir sur les pistons, et comment l'action de ces pistons se trans^ 
met aux roues. Il reste encore à expliquer par quels moyens les tiroirs sont mis^ en 
mouventent, comment on peut à son gré faire reculer la machine au lieu de la faire 
avancer, et, enfin, comment cette machine peut d'elle-même alimenter sa* chaudière. 
Ce sont les trois points dont nous allons maintenant nous* oeeuper. 

Le tiroir de chaque cylindre est mis en mouvement par un excentrique fixé 
sur l'axe des roues motrices de la machine , à la manière ordinaire dans presque 
toutes les machines à vapeur. Seulement , comme, dans les machines locomotives, 
il faut un second excentrique pour faire marcher au besoin la machine en arrière , il 
en résulte qu'il faut deux excentriques pour chaque cylindre, et c'est ce qu'on voit 
représenté sur la fig. 76. I et î sont les excentriques pour le cylindre de gauche , 
^P et t^ les excentriques pour le cylindre de droite. Les deux excentriques let P 
servent pour le mouvement en arrière, et les excentriques t et T pour le mouvement 
en avant, c'est-i-dire que, selon ceux de ces excentriques qui sont embrayés sur la* 
tige des tiroirs-, le mouvement de la machine s'exécute soit en arrière , soit en avant, 
comme nous allons l'expliquer. 

La fig. 75 fait voir la situation et l'action des deux excentriques pour le cylindre 
de gauche de la machine. La tige V du tiroir porte à son extrémité une pièce à double 
fourche nmMN, qui se meut avec cette tige. Au fond de la fourche supérieure est 
une encoche o destinée à recevoir le boulon d'embrayage de l'excentrique t , pour aller 
en avant , et au fond de la fourche inférieure est une autre encoche pour rece- 
voir le boulon d'embrayage de l'excentrique I pour aller en arrière. Sur la figure, 
c'est l'excentrique I qui est embrayé , c'est-à-dire qui est engagé dans son encoche, 

26 
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et ainsi la machine est disposée pour la marche en arriére. En effet, en examinant 
la position qui en résulte pour le tiroir t, dans les deux fig. 75 et 76, on reconnaî- 
tra que ce tiroir est tiré en arrière ; d'où résulte que la vapeur pénètre dans le cylindre 
en avant du piston ou par le port 1. Le piston recule donc dans le cylindre, 
et, par conséquent, d'après la position de la manivelle correspondante 9, qui se 
trouve à peu près verticale et atMlessus de l'essieu , on reconnaîtra que cette action 
fait reculer la machine , ou tourner les roues motrices dans la direction de la flèche. 

Pour embrayer l'autre excentrique ou produire la marche en avant , il y a , sur 
le côté de la botte à feu et à portée du machiniste , un grand levier Q qu^on 
voit représenté sur la fig. 7K. En tirant en arrière ce levier, dont le point fixe 
est en Q* , le mouvement se communique à la tige qq et 'de là au ismer 'X)udé 
q^xq\ qui fait baisser la tige de suspension 9". Par conséquent, le boulon d'em- 
brayage sort de son encoche et se désembraye , tandis que le boulon 0* descend 
entre les deux branches m et n de la fourche supérieure , pour s'embrayer dans 
Tencoche 0; et dans cette action il pousse la branche n, et par suite la tigel*« 
et , enfin , le tiroir t , vers l'avant de la machine , d'où résulte que le tiroir dé- 
couvre désormab le port 3 et recouvre au contraire le port 1 , ainsi que le port 
d'éduction. La vapeur pénètre donc alors en arrière du piston, de sorte que celui-ci 
se meut en avant dans le cylindre, et, par conséquent, en agissant sur la mani- 
velle g , qui est sensiblement verticale et au^essus de l'essieu , il fait mouvoir en 
avant les roues motrices de la machine. II est entendu que , dans le même instant 
et au moyen du même levier Q, des effets semblables se produisent sur les deux 
excentriques de l'autre cylindre, comme le montre la fig. 76. Ainsi, on voit qu'en 
tirant en arrière ou en poussant en avant le levier Q , le machiniste peut embrayer 
l'un ou l'autre excentrique et faire à son gré marcher la machine en avant ou 
en arrière ; mais que , s'il place ce levier dans la position verticale , aucun des deux 
excentriques ne se trouve embrayé et que , par conséquent , les tiroirs cessent de 
se mouvoir ou de distribuer la vapeur dans les cylindres. 

Sur la fig. 76, on distingue clairement la disposition des excentriques et des 
leviers, qui y sont marqués par les mêmes lettres que sur la figure précédente* 
On y voit de plus que les excentriques se terminent par une double pointe , dans 
laquelle passent les branches m et M , et qui leur sert de guide , pour que les bou* 
Ions d'embrayage descendent exactement dans leur encoche. De même les tiroirs sont 
guidés dans la direction précise de leur mouvement par les deux prolongemens de 
leur tige, savoir, un prolongement (", qui sort en avant de la boite à vapeur» 
en traversant une boite a étoupes , et une autre P, qui passe dans une ouver- 
ture faite à la traverse T. 

En examinant la fig. 7S , on doit observer que , lorsque les excentriques sont 
embrayes, ils sont sensiblement à angle droit sur la manivelle correspondante de 
l'essieu. Le but de cette disposition se comprend aisément. En effet, on sait que 
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le mouvement de va et vient , eommuniqué par le moyen d*un excentrique , est très- 
inégal , c'est-à-dire qu'il est très-rapide quand le rayon de l'excentrique est à angle 
droit sur la direction de sa tige , et très-lent quand le rayon arrive dans la direction 
-de cette tige. D'après la perpendicularité de l'excentrique sur la manivelle de l'essieu , 
il s'ensuit donc que le tiroir prend un mouvement très-rapide précisément quand 
le piston est au fond dn cylindre , c'est-à-dire quand il convient de changer rapi- 
dement les passages de la vapeur , et un mouvement très-lent , au contraire , quand 
le piston est au milieu de sa course et qu'il est nécessaire de maintenir les pas- 
sages ouverts sans diminution sensible. Ainsi , la disposition dont il s'agit est pré- 
cisément celle qui convient à l'action de la machine. 

La chaudière est alimentée par deux pompes aspirantes et foulantes semblables 
h celle de la fig. 35, pi. F, et qui sont placées horizontalement en-dessous de 
la machine; on les voit en plan dans la fig, 76 et en coupe dans la fig. 75. p 
est le corps de pompe ; il est parcouru par un plongeur p* , qui est creux et au 
fond duquel est attachée la tigep**, qui met la pompe en action. Cette tige est elle-même 
liée à Texeentrique de recul I de la machine, mais du côté opposé au tiroir; de sorte que, 
lorsque la machine marche en arrière , c'est le même excentrique qui conduit à la fois le 
tiroir de distribution de la vapeur et la pompe d'alimentation de la chaudière. Lorsque 
la machine marche au contraire en avant, ce sont les excentriques t, î* qui con- 
duisent les tiroirs, et les deux autres excentriques I et I* qui conduisent les pompes. 
La chapelle de la pompe se voit en u dans les deux figures. Lorsque, par la rota- 
tion de l'axe des roues motrices et par l'effet de Texcentrique , le plongeur p* se retire 
du corps de pompe, il y produit un vide qui soulève la soupape Inférieure de la 
chapelle , et aspire par conséquent l'eau contenue dans le tuyau de succion ti* , qui 
conduit au réservoir d'eau du tender ou fourgon d'approvisionnement. Cette eau 
remplit donc le corps de pompe et le tuyau aboutissant u". Ensuite, quand le plon- 
geur rentre dans le corps de pompe, il comprime l'eau qui y a été aspiré aupara- 
vant, ferme la soupape inférieure de la chapelle, ouvre la soupape supérieure, et 
fait passer leau dans le tuyau ti"' u"^ qui la conduit à l'extrémité antérieure de la 
chaudière, où elle pénètre par l'orifice U. Nous avons dit qu'il y a deux pompes 
d'alimentation fixées à la machine; Tune des deux suffit pour l'enlretien de la chau- 
dière, mais on en met deux pour qu'elles puissent se suppléer au besoin. De même, 
toutes deux sont toujours en action pendant le mouvement de la machine, mais elles 
ne peuvent faire passer de l'eau dans la chaudière que lorsque le machiniste ouvre 
un robinet placé sur le tuyau qui conduit de la machine au réservoir d'eau du ten- 
der. Ce robinet n'est pas représenté sur la figure. 

La machine entière est solidement attachée par de fortes pattes sur un grand châs- 
sis carré YY, et celui-ci repose sur les essieux au moyen de ressorts portant sur 
des coussinets y , y. Ainsi la presque totalité de l'appareil se trouve suspendue , et 
l'on peut, en relevant plus ou moins les ressorts au moyen des écrous dont il sont 
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munis^ distribuer le poids de la machine sur les six roues, dans la proportion qu*oo 
juge convenable. Enfin , pour qu'on puisse facilement examiner Tétai des tubes de la 
chaudière, de la tuyère, des cylindres et des tiroirs^ la partie antérieure de la boite 
à fumée n*est fermée que par une porte zz , qu*on peut facilement enlever en tour- 
nant seulement quelques verrous ou quelques écrous. 

La machine que nous venons de décrire est destinée à tirer des marchandises , ou 
des charges considérables, à des vitesses modérées. Pour lui faire tirer des chai^ 
légères avec une grande vitesse , c'est-à-dire des trains de voyageurs , il faudrait lui 
donner des roues motrices d'un diamètre plus considérable , parce qu'à chaque dou- 
ble coup de piston la roue fait un tour, et qu'ainsi la machine parcourrait un plus 
grand espace sans accroître la vitesse du piston. De plus , il faudrait supprimer la 
liaison des roues motrices aux roues de derrière de la machine , parce que l'adhé^ 
renée d'une paire de roues serait alors suffisante pour tirer la charge. La simplicité 
extraordinaire qu'on ne manquera pas de remarquer dans cette machine tient à divers 
-perfectionnemens qui sont particuliers à M. Robert Stephenson, et qu'il a récem- 
ment introduits dans la construction des locomotives. Les principaux sont: la posi- 
tion verticale des tiroirs entre les deux cylindres , ce qui permet de les faire mouvoir 
directement par les excentriques, sans l'intermédiaire de tringles et de leviere de 
renvoi : le mode d*embrayage des excentriques sur une fourche montée à demeure 
sur la tige des tiroirs; la situation des pompes d'alimentation en arrière et dans h 
même plan que l'essieu coudé , ce qui donne le moyen de faire mouvoir ces pompes 
par une action directe des excentriques de recul ; et enfin la position de la boite à 
feu en arrière de l'essieu de derrière de la machine , d'où résulte qu'on peut don- 
ner à la chaudière beaucoup plus de longueur, et, par conséquent, plus de puis- 
sance , sans augmenter la distance qui sépare les points de support des roues extrê- 
mes sur les rails. 

Nous n'entrerons pas dans plus de détails relativement à la description des loco- 
motives ; nous dirons seulement qu'on a construit récemment de ces machines , avec 
des dispositions ingénieuses pour y employer la vapeur à une grande détente , par- 
ticulièrement celles qui sont dues à N. Mayer, de Mulhouse, et à M. Robert Step- 
henson ; mais nous attendrons , pour en parler , que leur usage se soit suffisamment 
établi dans la pratique. 



ARTICLE IL 

THÉOaiE DES HACB1NB8 LOCOMOTIVES. 



Les machines locomotives n'étant , sous le rapport théorique , qu'une application 
particulière des machines à haute pression , les formules propres à calculer leurs effcCs 
Bcront semblables à celles qu'on a données dans le chapitre précédent. Cependant il 
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8^ présente , de plus , quelques circonstances accessoires que nous devons y intro- 
duire ; et c'est ce qui rend nécessaire de les traiter à part. 

Ces circonstances sont ; l"". que la machine est obligée de traîner son propre 
poids 9 ce qui augmente d'autant son frottement ou la force perdue pour Icffet utile; 
¥. que la vapeur étant lancée dans la cheminée par l'orifice de la tuyère , pour y 
créer un courant d'air artificiel propre à activer le feu , et suppléer ainsi à l'exiguïté 
de la chaudière , il s'ensuit qu'une certaine force est dépensée par la machine pour 
chasser cette vapeur avec la vitesse nécessaire; 3°. que le train conduit par la machine 
ayant à lutter , dans son mouvement , contre la résistance de l'air , et cette force 
croissant comme le carré de la vitesse, il en résulte une résistance variable à ajouter 
à celles déjà considérées; 4**. enfin, que ces machines sont sujettes à une perte d'eau 
liquide en suspension dans la vapeur, qui excède de beaucoup le même effet dans toutes 
les autres machines, et, jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen de remédier à ce dé- 
faut, il est nécessaire d'y avoir égard dans le calcul. 

Pour tenir compte de ces diverses circonstances , nous évaluerons le frottement de 
la machine en y comprenant la force nécessaire pour transporter son propre poids , 
et nous exprimerons cette force par F , en la supposant toujours , comme auparavant , 
rapportée à l'unité de surface et à la vitesse du piston ; en outre , nous représente- 
rons par p^y la pression , par unité de surface du piston , résultant de l'action de la 
tuyère , pression que , d'après nos propres expériences à ce sujet , nous supposerons 
proportionnelle à la vitesse de progression V de la machine ; enfin , comme la résis- 
tance de l'air varie , ainsi que nous venons de le dire , en raison du carré de la vi- 
tesse du mouvement, nous exprimerons cette résistance par uV, en la supposant 
mesurée en grandeur absolue, telle que la donne l'expérience directe, et nous intro- 
duirons ces trois forces dans le calcul. Quant à la perte due à l'eau entraînée à l'état 
liquide dans les cylindres, nous en tiendrons compte, comme on Fexpliquera plus 
loin , en la soustrayant de la vaporisation brute de la chaudière , pour en conclure 
la vaporisation effective, ou la valeur réelle de S. 

Pour introduire dans le calcul les trois résistances que nous venons d'exprimer par 
F^ pV et uV*, il faut observer que la dernière, ou la résistance de l'air, est ici 
exprimée en grandeur absolue ; c'est-à-dire qu'elle est mesurée par la traction qui 
doit être exercée pour la surmonter, à la vitesse de progression de la machine, ou 
à Ja vitesse de la circonférence des roues sur les rails. Or, on sait que les efforts 
exercés par la même force , en divers points d'une machine , sont en raison inverse 
de la vitesse des points considérés; et, d'un autre côté, la vitesse du piston est, à 
celle de progression de la machine , comme deux fois la course du piston est à la 
circonférence de la roue motrice , puisque chaque double coup de piston produit un 
tour de cette roue. Donc, en appelant D le diamètre des roues motrices de la ma- 
chine 9 et ic le rapport de la circonférence au diamètre , la résistance de l'air produira 

contre le piston un effort augmenté dans le rapport ^, et, par conséquent, l'intensité 
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de cette force rapportée à la vitesse et , de plus , à Tunilé de surface du pistou , aura 
pour expression 

itD ^ ttV\ 

2/ *~* 

Quant au frottement et à la résistance due à la tuyère , comme ces forces sont déjà 
supposées rapportées à Funité de surface et à la vitesse du piston , il n*y a aucune 
transformation à leur faire subir. 

Cela posé, la résistance de la charge , par unité de surface du piston, que nous avions 
exprimée par r , sera maintenant augmentée de la résistance de Tair , ou deviendra 

la contre-pression exercée sur la surface opposée du piston , au lieu d'être simplement 
représentée par la pression atmosphérique , aura pour valeur 

et enfin , le frottement / de la machine sera maintenant remplacé par F. 

Par conséquent, en se reportant au chap. Y, art. II , § I , les formules (i ) et (9), 
qui donnent la vitesse et la charge du piston , dans le cas général , deviendront 

l__ S_ m 

Les quantités v ei r, données par ces formules , font connaître la vitesse et la 
charge du piston de la machine ; mais , comme il est beaucoup plus commode , 
dans la pratique , d*avoir immédiatement la vitesse de la machine elle-même sur les 
j-ails et la traction qu'elle est capable d'exercer à cette dernière vitesse , pour faire 
avancer les voitures qui portent la charge , il convient de faire , dans les formules , 
les substitutions convenables pour passer du premier mode de calcul au second. 
Pour cela, il sufGt de se rappeler ce que nous avons dit un peu plus haut, savoir: 
que la vitesse de la machine est & celle du piston dans le rapport 



ce qui donne d*abord 



2/ ' 



V *^ 
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et ensuite , que l'effort de traetion ou la charge R de la machine est à celle du piston 

dans le rapport inverse des mêmes vitesses , ce qui donne 

• 

2 
R = -=rar. 
«D 

Il suffira donc de faire ces substitutions pour obtenir les expressions désirées. En 
même temps , on remarquera qu'en multipliant les deux équations ci-dessus , on a 

RV = arv; 

par conséquent, Feffet utile de la machine sera représenté par RV, aussi bien que 
par art;. Ainsi , sans entrer dans aucune autre considération , on voit que les formules, 
propres à calculer les effets des locomotives , soit dans le cas général , soit dans le cas.^ 
du maximum d'effet utile , seront les suivantes : 



V = 



CAS GÉNÉRAL. 

{ mS 






l tnS SI a 

»=7+7-(î+*)v-ÏDTp(«+/'+P'v+F)-«v*, 



E. n. = RV. 

CAS DU MAXIMUM d'eFFET UTILE. 

l «D fliS 



v= 



/ + c il o{n+P)' 



E. u. max. == R'V*. 

Dans l'application de ces formules , on remarquera que celle qui donne la vitesse» 
dans le cas d'une charge quelconque, contient encore au dénominateur un terme 
p* y et un autre u V ; mais , pour éviter la solution d'une équation du troisième 
d^é, on fera une évaluation de la vitesse résultante, et l'on calculera ainsi une 
valeur approchée de chacun de ses termes , que l'on introduira comme des constan- 
tes dans l'équation , puis on en tirera une valeur de Y. Avec un peu d'expérience 
de ces machines, le premier essai fait ainsi conduira déjà à une valeur très-appro- 
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ehée de la quantité V. Alors on se servira du résultat de ce premier calcul pour 
assigner aux quantités p* V et u V* une nouvelle valeur plus approchée que la pm-> 
miére , et Ton arrivera ainsi à une Seconde solution , qui sera suffisamment exacte 
pour un très-grand nombre de cas. Si cependant le résultat montrait que Tévaluation 
de V, qu'on vient d'employer, est encore trop inexacte pour s'y arrêter, on se scr- 
virait du résultat précédent, comme approximation» pour un troisième calcuU et d» 
celui-ci pour un* quatrième , s'il était nécessaire. 



ARTICLE III. 

rOMIULBS PRATIQOTS POUR LB CALCUL DBS MACHIHBS LOCOMOTIVES, ET EXEMPLE DRUR 

APPLICATION. 

Pour former les équations numériques propres au calcul de ces machines , il faut, 
dans les formules algébriques qui viennent d'être données , remplacer les constantes 
par les valeurs que rëxpérience leur a assignées. Ce sont ces valeurs que nous 
allons constater d'abord. 

La valeur du frottement mesuré dans plusieurs locomotives à quatre roues non 
couplées et à cylindres de 11 pouœs de diamètre a été trouvée, dans nos expé- 
riences, de 104 livres. Mais comme ce frottement était mesuré à la vitesse de la 
roue ou de la machine sur les rails , qui , dans les locomotives en question , était 
8.9 fois aussi grande que celle du piston, il est clair que cette force produisait sur 
le piston une résistance égale & 5.9 X 1^^ ^= 61^ livres. Ainsi, comme la surface 
des deux pistons était de 190 pouces carrés, le frottement revenait à 3.23 livres 
par pouce carré de la surface du piston. Dans les looomotives à roues couplées et 
dans celles à 6 roues , le froUement est un peu plus considérable et s'élève à envi- 
ron 3.40 ou 3.60 livres par pouce carré (Traité des Locomotives ^ cbap. VIII, 2* 
édit.). Dans les calculs généraux, on peut donc prendre moyennement 

F s= 3.50 X 1^"^ livres par pied carré de la surface du piston. 

Cependant, comme le frottement de ces machines dépend de plusieurs cireon* 
stances particulières, telles que leur poids, le nombre et la nature de leurs roues 
et leur mode de construction en général , on ne devra adopter cette évaluation som- 
maire que lorsqu'on ne voudra pas recourir aux moyens plus exacts d^arriver à uoo 
déterminaison de leur frottement. 

Pour comparer le frottement des locomotives avec edui des machines à vapeor 
stationnaires , il faut observer que , outre le frottement propre ou le frottement des 
organes mécaniques de la machine, l'évaluation précédente comprend enoore le 
frottement de la machine comute voiture j c'est-à-dire la résistance que son poid» 
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oppose à sa progression sur les rails. Or, dans une voiture à quatre roues non 
couplées , tirée sur des rails en bon état , cette résistance est de 6 livres par tonne 
du poids de la voiture. Ainsi, comme les machines de la première série, que nous 
venons de mentionnek*^ étaient aussi & quatre roues non couplées et avaient un 
poids moyen de 8 tonnes, on voit que leur résistance comme voiture s'élevait à 
48 livres. En y ajoutant donc f de ce nombre, ou 7 livres, pour le frottement 
additionnel que cette traction de 48 livres causait dans la machine , on a enfin 55 
livres pour la résistance totale provenant de leur mouvement le long des rails. Ainsi, 
en multipliant ce nombre par 5.9, et divisant le résultat par 190, pour rapporter 
la forée dont il est question à la vitesse et à la surface du piston , on trouve que 
la résistance produite sur le piston par cette cause était de 1.71 livre par pouce 
carré. Par conséquent , en la déduisant du frottement total de ces machines , qui est 
de 3.33 livres par pouce carré, il reste enfin, pour leur frottement propre ^ pris indé- 
pendamment de leur progression sur les rails, 1.52 livre par pouce carré de la 
surface du piston. 

On verra plus loin que ce frottement diffère à peine de celui d'une machine de 
Watt à double effet de mêmes dimensions , et si Ton a égard à la circonstance que 
les locomotives n'ont ni pompe d'air ni pompe d'eau froide , on trouvera la coïn- 
cidence plus considérable encore. 

Relativement à la quantité # , ou au frottement additionnel que subissent les ma- 
chines, par unité de la charge qu'elles tirent, il résulte de nos expériences à ce 
sujet {TraUé des locomotives, chap. YIII) que, quand une locomotive surmonte 
une résistance donnée, le surplus de frottement produit dans la machine s^élève 
à 0«14, ou environ \ de cette résistance. On a donc 

*=0.14. 

La pression due h la tuyère varie non-seulement avee la vitesse du piston , mais 
eneore avee la vaporisation de la chaudière par minute et la grandeur d'orifice 
de la tuyère , ainsi qu'on le verra par les expériences développées dans notre TraUé 
As heomoHves ; mais , pour simplifier les formules , nous rapporterons ici cet effet 
à la vaporisatwn moyenne des machines et à la grandeur d'orifice adoptée dans k 
pratique. Avec ces dimensions et données moyennes , on trouve que , quand la 
Ticesae de la machine est de 10 milles par heure ou de 880 pieds par minute, 
la pression due à la tuyère est de 1 .75 Ib par pouce carré de la surface du pia- 
foD , et qu'^e varie en raison directe de la vitesse du mouvement ,* d'où l'on déduit, 
en la rapportant au pied carré, 

p»V=1.75 X i**i pour V = 880, 
et par conséquent 

p'=^Xl** = 0.28641b. 

V 
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Quant au choc de Tair » d'après les expériences spéciales sur ce sujet » la résis- 
tance qui en résulte , outre la machine , est représentée par Texpression 

0.002687 s V; , 

dans laquelle V, est la vitesse de la machine, en milles par heure, etzla surface 
effective présentée par le train en mouvement, savoir, 70 pieds carrés pour la surface 
de section et en outre 1 pieds carrés par voiture , y compris la machine et son four- 
gon d'approvisionnement (Traité des locomotives, chap. IV, $ II). Or, la vitesse 

de la machine , exprimée en milles par heure , est à la même vitesse exprimée en 

fin 
pieds par minute, dans le rapport ^rrr-^ puisque une heure contient 60 minutes, 

et qu'un mille contient 5280 pieds. On a donc 



« \ 5280 ; ' 



et , par conséquent , la résistance de Tair peut s'écrire sous la forme 

ttV» = 0.002687 (-5^)"2V» • 

qui donne 

Il = 0.000000347 X. 

Relativement à Feau entraînée à l'état liquide et mêlée avec la vapeur, nous avons 
dit que cette perte est très-considérable dans les locomotives. Effectivement , d'après 
nos propres expériences à ce sujet , l'eau ainsi perdue s'élève moyennement à 0.34 
de la vaporisation brute de la chaudière ( Traité des locomotives , chap. X , S VII). 
Cette circonstance est due aux secousses violentes de la machine , qui précipitent TesQ 
dans l'ouverture du tube à vapeur , au peu d'élévation delà prise de vapeur au-des» 
sus du niveau de l'eau , ce qui facilite le même effet , à la petitesse de l'espace réservé 
à la vapeur pour son accumulation , à l'exiguïté de la chaudière comparée à la masse 
de vapeur qu'elle produit , et , par conséquent , à l'énorme rapidité avec laquelle 
cette vapeur traverse l'eau dont elle se dégage; enfin, à la largeur excessive des 
passcges de la vapeur et à quelques autres causes de moindre importance. L'effet 
de ce concours de circonstances est tel que , dans certains cas , c'est une véritaUe 
pluie qui tombe de la cheminée. Pour tenir compte de ce défaut des locomotives, 
nous prendrons donc la vaporisation effective à 0.76 de la vaporisation brute de la 
ehaudière. 

Enfin , les machines locomotives étant sans condensation , les valeurs de m et n , 
qui leur conviennent, sont 

m = 4,348,000 , 
n = 620; 

de plus, le rapport de la drconférence au diamètre a pour valeur «&=: 3.1416, la 
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liberté du cylindre, c = 0.05/, et la pression atmosphérique , p = 2118 Ibs par 

pied carré. 

En introduisant donc ces valeurs dans les formules algébriques ci-dessus , elles 

deviennent : 

Formules pratiques pour les machines locomotives (mesures anglaises). 

CAS GÉNÉRAL. 

i,a«8,ooo s 

V = — — — ï 77" — '• 

imR+0.668^(2738 + F)+0.i91^V + 0.000000*l?J2V« 

Vitesse de la machine, en pieds, 
par minute. 

R = 5,632,800|r-0.«58 ^(2738 + F)-0.160^V-0.0000003I7SV«. 

Effort de traction, ou charge utile de 
la machine , en livres. 

S = _^["u97R + 0.668îf (2738 + F) + 0.191 g V +0.000 000 «K 2V ]. 

Vaporisation effective, en pieds cubes 
d'eau, par minute. 

E. u. = RV. • ••««••••••• Effet utile , en livres élevées à i 

pied , par minute. 

E.tt.eh. = -^jr , • . . . Effet utile , en chevaux. 

E u ilb.co. =— . •••••••••••• Effet utile de 4 livre de combus- 

N * * * tible , en livres élevées à i pied. 

B.a.lp.e.=:— . • • ,.••• Effet utile de i pied cube d'eau va- 

S*' porisée, en livres élevées ai pied. 

nFlch— ^552il Quantitéde combustible, en livres, 

* *^^ RV • • • qui produit l'effet d'un cheval. 

- lu ish ^^^OQQS Quantité d'eau , en pieds cubes, qui 

• e.pr.icn.- j^y produit l'effet d'un cheval. 

t.im. c*fc.pr.ilb.co.= — 5X- Effet utile, en chevaux, produit 

•P • • • 33000 N' ' " par livre de combustible. 

«^ r> .^ -g ^ I ,_ ^^ • . . Effet utile , en chevaux , produit par 

• P • ?• • 35000 S' * * pjed cube d'eau vaporisée. 

CAS DU MAXIMUM D*EFFET UTILE. 

«,_£.£, 6,S04,600 Vitesse de la machine , en pieds , 

l a eao + P • ' • ' par minute. 



i 
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r = OîiB8-~(P-2ll8-F)-O.I6o4aV' — 0.0000003O2V'». . 

Effort de tnclion , ou charge utile 
de la machine , en livres. 

Vaporisation effeclJTe , en pieds cubes d'eau , par 
minute. 

E. n.m». =»•¥* Effetulile, en livres élevées M pied, par minole. 

Nous ne donnons pas, pour le cas du maximum d'elTct utile, la force en che- 
vaux , ni les autres modes d'exprimer l'efTet de la machine , parce que les formules 
qui servent i ces déterminations sont les mimes que celles du cas général , ce qui ■ 
nous dispense de les répéter ici. 

Nous avons fait remarquer un peu plus haut que la formule qui donne la valeur 
de la vitesse , dans le eas d*une charge quelconque , contient encore deux termes , 
l'un fonction de V, et l'autre fonction de V , que nous y avons laissé subsister , afin 
d'éviter l'équation du troisième degré, qui en serait résultée sans cela. Nous avons 
expliqué comment on résoudra la formule sous sa forme actuelle , en fesant une éva- 
lualioo probable de cet deux termes, 

La formule qui sert à déterminer la charge pour une vitesse donnée présente une 
difficulté semblable. En effet, cette formule contient la quantité z, qui exprime la 
surface effective présentée au ehoc de l'air par le train, et nous avons vu que cette 
surface dépend du nombre des voitures du -train-, «t,- par -conséquent, de la charge 
R etlc-méme, qui est inconnue. Il faudra donc encore faire d'abord une évaluatioa 
probable de la chai^ R , en conclure . le- nombre des wagons que cette cfaii^ 
suppose, et la valeur correspondante de 2. Puis on fera le calcul avec cette évalua- 
tion, et si la valeur de R, ainsi obtenue, montre que- l'évaluation de x n'était pas 
sufCsantc, on refera celle-ci plus exactement, et ainsi de suite. Du reste, en fai- 
sant l'essai d'un de ces calculs, on staperGevra.que.ee procédé est beaucoup plus 
court et plus facile qu'il ne semble au premier aperçu, parce qu'il n'y a jamais, 
pour arriver & une nouvelle approximation, qu'jm seul terme k cbaoger. Pour con- 
naître le nombre des wagons qui correspond à une charge donnée R , il faut 
transformer cette charge en tonnes ûrée$ par la machine, et pour cela il suffit de 
diviser par 6, attendu que la traction d'une tonne exige une force de 6 livres. 
Ensuite, comme le poids d'un wagon chaîné est ordinpirement de S tonnes, il 
faudra prendre le cinquième du nombre trouvé, pour eo conclure le nombre des 
voitures correspondant à ki chaire en question.. 

Pour montrer maintenant un exemple de l'application de ces formules , nous sup- 

serons une machine semblable k la locomotive Âtias, qui a les dimeosioiu et 

[tacites suivantes (traité det Locomotivt* , cbap. I, art. II, $ 11): 

2 cylindres de 19 pouces de diamètre, ou s ==1.97 pied carré. 

Course du piston, 16 ponces, ou 1^= 1.33 pied. 
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Xiberté da cylindre, ^ de la course; on c = 0.05 I. 

Boues, 5 pieds de diamètre, couplées. 

Pïvssion totale dans la chaudière, 65 Ibs par pouce carré; ou P == 65 X 1^^ U)s par pied 

carré. 
Taporisation brute , 50 pieds cubes d^eau par heure ; ou , vaporisation effective , S = 0.635 

pied cube par minute. 
Consommation de combustible dans le même temps, 9.75 Ibs; ou N=9.7S. 
lYottement de la machine, 3.6â livres par pouce carré; ou F= 5.62 X 1^ II^* 

En effectuant donc le calcul avec ces données^ on trouve les résultats suivans , 
à la vitesse du maximum d'effet utile et aux vitesses de 2S0 et 300 pieds par mi- 
nute, pour le piston, qui correspondent à 1768 et 1473 pieds par minute pour 
la machine. 



V = 1768 

B « 247 

S = 0.635 

B. B « 456,190 



E. u. ch« • • • • 
S. a. 1 Ib. co. . 
E. u. 1 p. e. . • 
Q. co. pr. 1 ch. • 
Q. e. pr. 1 ch. . 
£. u. ch. pr. 1 Ib. co. ss 1 .36 



= 13 
«=44,740 
= 689,100 
= 0.74 
= 0.048 





Maximum d'effet utile. 


1*73 




986 


812 




1528 


0.635 




0.653 


783,900 




1,309,500 


83 




40 


77,280 




134,290 


i, 190,400 




2,068,400 


0.43 




0.25 


0.028 




0.016 


2.34 




4.07 


36 




63 



E. u. ch. pr. 1 p. e. = 21 

Si Ton voulait rapporter ces résultats aux mesures ordinaires sur les chemins de 
fer , c'est-à-dire compter la vitesse en milles par heure , et la charge en tonnes tirées 
le long des rails, il faudrait multiplier les vitesses par le facteur jf|^, puisqu'un 
mille contient B280 pieds, et qu'une heure contient 60 minutes. Le résultat de 
cette multiplication ferait d'abord passer de la vitesse de la machine en pieds par 
minute, à la même vitesse en milles par heure. 

Ensuite , pour passer des efforts de traction en livres , qui viennent d'être calcu* 
lés plus haut , aux charges de la machine en tonnes , il faudrait diviser les premiers 
par le nombre 6, parce que la traction d'une tonne, sur un rail-way de niveau y 
exige une force de 6 livres. 

Ainsi , les trois cas rapportés plus haut seraient alors exprimés comme il suit : 

Vitesses. . . . 20.11 ... 16.76 ... 11.22 milles par heure. 
Charges. ... 41 ... 85 ... 221 tonnes brutes; 

el les autres résultats ne seraient pas changés. Les charges données ici comprennent 

le poids du fourgon d'approvisionnement de la machine , qui est d'environ 6 tonnes. 

Nous ferons toutefois remarquer que ces effets seront ceux de la machine , pour 

les données introduites dans le calcul. Mais en forçant le feu pour augmenter la va- 
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porisatioD S , ou en augmentant la pression P de la vapeur dans la chaudière , on 

fera produire à la machine des effets plus considérables ; et au contraire les effets 

seront moindres si la vaporisation de la chaudière est moindre que 0.633 pied cube 

par minute, ou s*il se perd une partie de la vapeur par les soupapes de sûreté. En 

outre, il peut encore y avoir des variations dues à Taccroissement de vaporisation 

de la machine , en raison de sa vitesse , aux effets de l'avance du tiroir , au passage 

.des courbes ou des pentes , et à diverses autres circonstances qu*il serait trop long 

Kde développer ici ; mais nous renvoyons à cet égard à notre Traité des Machines 

Jocotnotives. 

En comparant les résultats que nous venons d'obtenir pour une locomotive et une 
machine à vapeur stationnaire à haute pression , on reconnaît les désavantages qu'éprou- 
vent les locomotives , en raison des circonstances que nous avons mentionnées : la 
nécessité de se transporter elles-mêmes , la résistance de l'air contre le train A de 
grandes vitesses , et la force consommée pour attiser le feu dans un foyer de petites 
dimensions , au moyen de la tuyère. 

Si l'on veut obtenir, les mêmes formules pratiques rapportées aux mesures fran- 
.çaises, il suffit d'observer qu'alors on a . 

Frottement de la machine sans charge , 0.24S9 kilogramme par centimètre carré de 
la surface du piston ; ou F «= S459 kilogrammes par mètre carré. 

Frottement additionnel par unité de la résistance, \ de cette résistance; ou^ ss0.14. 

Pression due à la tuyère ,0.133 kilogramme par centimètre carré , à la vitesse de 268 met. 
par minute pour la machine; ce qui donne p' «= 4.57 kilogrammes par mètre carré de 
la surface du piston. 

Résistance de l'air représentée par Texpression 

«V* = 0.000 01895 SV*, 

dans laquelle 2 , ou la surface effective du train, a pour valeur 6.90 mètres carrés, aug- 
mentés de 0.93 mètre carré pour chaque voiture du train , y compris la machine- 
En outre, on a encore 

m» SI ,932,000, 

n»::3090, 

c==0.05/, 

p = 10335, 

«=5.1416. 

En substituant ces valeurs , les formules deviennent : 

Formules pratiques pour les machines locomotives (mesures françaises). 

CAS GtoÉRAL. 

91,«tt,000 s 



Y = 



Uf7R + 0.6e8^(133W + P) + 3.««~V +0.000091 882V* 

Vitesse de la machine, en mètres, par minute. 
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R = 17,738,000 ^ - 0.558 ^ ( 13358 + F )- 2.580 ^ V - 0.000 0i8252V«. 

Effort de traction , ou charge utile 
de la machine , en kilogrammes. 

S = ». Jlnn^r^-^gy R + 0-668 ~ ( 13388 + F) + 3.082 ^ V + 0.000 08182 S V«l. 
21,232,000 [_ u D j 

Vaporisation effective , en mètres 
cubes , d'eau par minute. 

£.11. = Ry. 0..B. .•••..• Effet utile , en kilogrammes élevés & 

à i mètre , par minute. 

RV 
E. u. eh. = -jNgô' •*•«•••••••• Effet utile , en chevaux. 

RV 
E.a.lk.co.=-— . •••« » Effet utile de i kilogramme de com- 
bustible, en kil. élevés à i mètre... 

RV 
E.U. Im. c.=— -. .•••••••••»• Effet utile de i mètre cube d'eau va- 
porisée, enkilog. élevés à i met'*. . 

Q. co. pr. 1 ch. =^^— -. ••>••••••»• Quantité de combustible, en kilog.,. 

qui produit Feffet d'un chevaU 

<i800 S 
Q. e. pr« I ch. = — . ••^•»««c»«« Quantité d'eau , en mètres cubes',. 

qui produit l'effet d'un chevaL 

RV 
E.p.ch.pr.lk.co. = - - . •■•««••«««^ Effet utile, en chevaux, produit par 

kilogramme de combustible. 

RV 
E. tt.ch.pr.l m. c. ==-——• ••«•••%•••• Effet utile , en chevaux , produit par 

^^ mètre cube d'eau vaporisée. 

CAS DU MAXIMUM D*EFFET UTILE. 
^, D S 31,763,000 ,.., , , . . 

V'= -r • — • 3QaQ !.p * • • • . . • Vitesse de la machine» en mètres, 
o W3U T r pjjj, minute. 

R' sa 0.588 ^(P- 10335 -F) -2.550 g! V*- 0.000 018 23 2V'« 

Effort de traction, ou charge utile 
maximum de la machine, en ki- 
logrammes. 

/ SOSO+P ,r . . - . 

S=oV"-jj-' 31763 000 - •••••• Vaponsation effective, en mètres 

' ' cubes d'eau, par minute. 

E.ii.max.=R*Y* Effet utile , en kilogrammes élevés à 

i mètre , par minute. 

Si Ton veut soumettre au calcul la même machine , dont nous avons donné plus 
haut les dimensions , on aura , en mesures françaises , 

2 cylindres de 30.5 centimètres de diamètre; ou a = 0.1458 mètre carré. 
Course du piston , I = 0.4064 mètre. 
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Liberté du cyUndre , -^ de k course ; ou c = 0.05L 

Roues, i.524 mètre de diamètre , couplées. 

Preniofi totale dans la chaudière, 4.568 kilogrammes par centimètre carré ;ou P s= 45680 
kilogrammes par mètre carré. 

Vaporisation effectite, 0.017922 mètre cube d*eau par minute. 

Consommation de coke dans le même temps, 4.421 kilograsimes. 

Plpottcment delà machine, 0.3544 kilogramme par centimètre carré de la surface du pis- 
ton; ou F s 2544 kilogrammes par mètre carré. 

Avec ces données , les effets de la machine seront , seloir Isr vitesse du piston , ceux 
du tableau suivant : 



V =h9 

1 — iia . . 

S = 0.017922 

Lu «60,535 

• • • 

S.a«di »B 13 

E.u. 1 k.co. • • . ==! 13,690 

E.uim.e = 3,377,600 

Q.co.pr. 1 ch. . . = 0.329 
Q.e.pr.lch. . . . = 0.00133 ^ 
E.u.cb.pr.lk.co. »= 3.04 
E.Q.^pr.i m.e. «b 751 . . 



• . • 



» • • 



• • 



• • 



• • 



• • 



■ • 



* •• 



U9 

S33 . . . 

0.017932 

104,130 

33 

33.550 

8,8io,ioor 

0.191 
0.00077 • 
5.3S 
1291. . 



» . 



• • 



. • 



. « 
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CHAPITRE YII. 



MACHINES DE WATT A DOUBLE ACTION , 



OU 



MACHINES A IK)UBLE ACTION , A BASSE PRESSION ET A CONDENSATION , SANS DÉTENTE. 



$ I. Description d^une machine de ce système , pour manufactures. 

Les machines de Watt à double action sont des machines à double action , à basse 
pression et à condensation , sans détente. La vapeur est formée dans la chaudière 
sous une pression qui excède la pression atmosphérique d'environ 1.5 à 3 livres par 
pouce carré, ou de 0.1 à 0.2 kilogramme par centimètre carré. Elle passe ensuite 
dans le cylindre , où elle est admise sans interruption pendant toute la durée de la 
course du piston. Quand le piston a terminé une de ses courses, si c'est la course 
descendante , une communication s'ouvre entre le haut du cylindre et le condenseur» 
La vapeur qui remplissait le haut du cylindre passe donc aussitôt dans le condenseur, 
et il ne reste sur la surface supérieure du piston qu'une pression très-faible due à la 
condensation imparfaite de la vapeur. Mais , dans le même instant , la communication 
de la chaudière au cylindre se trouve intervertie , et la vapeur , au lieu de continuer 
à arriver au-dessus du piston , arrive maintenant au-dessous. Elle repousse donc le 
piston vers le haut du cylindre ; puis elle est condensée à son tour , tandis qu'une 
iK>uvelle quantité de vapeur est admise au-dessus du piston , et ainsi de suite. Le 
mouvement alternatif ainsi communiqué au piston se change , au moyen d'une ma- 
nivelle , en un mouvement de rotation imprimé à un volant , qui le transmet enfln aux 
diverses pièces du mécanisme dont on veut faire usage dans les arts. Cette circons- 
tance fait aussi désigner ces machines par le nom de machines rotatives^ qu'il ne faut 
pas confondre avec celui de machines à rotation immédiate , ainsi qu'on l'a expliqué 
chap. IV, art. I, § L 

La chaudière des machines de Watt est ordinairement de la forme dite wagon , c'est- 
i-dire semblable à celle des fig. 11 et 12, p/. II; elle est placée dans une chambre 
attenante à celle la machine, et seulement séparée de celle-ci par un mur. La pL X/K, 
où les mêmes lettres se rapportent aux mêmes objets dans les trois figures, repré- 
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sente une machine de ce système construite par M. W. Fairbairn, de Manchester, 
dont le nom est trop connu pour qu*il soit besoin d*en faire Féloge. 

Le cylindre est représenté en C. La vapeur arrive de la chaudière par le tube S, 
et traverse d*abord une soupape à gorge contenue dans la boite a (fig. 77 bis et 
77 fer), c'est-à-dire un passage intercepté plus ou moins complètement par un dis* 
que circulaire , continuellement manœuvré par le gouverneur à force centrifuge , 
ainsi qu*on l'expliquera plus loin. Ensuite la vapeur traverse encore une soupape 
régulatrice a' a* (fig. 77 ter) , qui est à double siège, comme on le voit sur la figure. 
Cette forme lui donne Tavantage de se fermer et de s'ouvrir sans résistance, et ainsi 
on la règle facilement à la main , au moyen de la tringle a" et d'un écrou à mani- 
velle a"*. Cette soupape sert à suspendre complètement l'arrivée de la vapeur quand 
on veut arrêter la machine, et en outre à fixer, selon le travail à exécuter, le maxi- 
mum du passage accordé à la vapeur ; de sorte que les variations permanentes de ce 
passage sont réglées à la main au moyen de la soupape régulatrice , et que ses va- 
riations accidentelles sont réglées par la machine elle-même au moyen de la soupape 
à gorge. La disposition qui précède permet de construire la machine avec des pas- 
sages extrêmement larges, mais de ne leur conserver dans le travail que la grandeur 
qui convient à la charge qui doit être mise en mouvement. 

En sortant de la soupape régulatrice , la vapeur pénétre dans la colonne à vapeur* 
A, qui la omduitaux deux boites à tiroir b et 6* {fig. 77 ). Celles-ci sont divisées 
diacune en deux eompartimens par une cloison horizontale , et la colonne à vapeur 
A eommunique avec le compartiment supérieur de la boite d'en haut et avec le 
compartiment inférieur de la boite d'en bas , par deux passages x et x* , ainsi qu'on 
le reconnaît sur la fig. 77 ter. Les deux autres eompartimens des boites à tiroir, 
c'est-à-dire le compartiment inférieur de la boite d'en haut et le comparlinient supé- 
rieur de la boite d'en bas, communiquent , au contraire, par les deux passages y 
et j/* , avec la colonne d'éduction E qui conduit au condenseur. Enfin le tiroir est 
composé de deux demi-cylindres creux d, cT {fig. 77 et 77 ter) réunis par une tige 
verticale d", et se mouvant à frottement doux dans les ouvertures des cloisons de 
séparation de chacune des deux boites à tiroir. Ces deux demi-cylindres sont fer- 
més à leur partie inférieure , par un fond plat, de sorte que quand le tiroir est levé , 
eomme il est représenté sur les figures , le demi-cylindre supérieur d intercepte la 
communication entre le port 1 du cylindre de la machine et l'entrée x de la colonne 
à vapeur, mais la laisse libre avec l'entrée y de la colonne d'éduction {fig. 77 ter); 
et que , dans le même instant , le demi-cylindre d'en bas d" se trouvant élevé au- 
dessus du port inférieur 2 du cylindre , le découvre complètement , et par consé- 
quent établit une communication entre le cylindre de la machine et l'entrée x' de la 
eolonne à vapeur, mais l'intercepte au contraire avec l'entrée j^* de la colonne d'édue- 
tioD. Il en résulte donc que , lorsque le tiroir est dans la position marquée , la va- 
peur de la chaudière passe de la colonne A dans le cylindre à vapeur par le pon 
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kl'*éri€iir 2 , et que , dans le même instant , la vapeur inutile sort du cylindre par 
le port 1 et passe dans la colonne d*éduc(ioa E , qui la conduit au condenseur. Le 
contraire a Ueu quand le tiroir est baissé; c'est-à-dîre que la vapeur entre alors dans le 
cylindre par le port 1 et en ressort par le port 3. Ainsi , selon la position du tiroir, 
k vapeur de la chaudière pénètre, soit au-dessous, soit au-dessus du piston; et, par 
conséquent, en fesant alternativement monter et descendre le tiroir, on fait exécuter 
au piston des mouvemens semblables. Pour que , dans ces mouvemens du tiroir , 
la vapeur ne puisse s'échapper autour des deux demi-cylindres d, d\ il y a des w 
de pression cP* » (P\ d^* , d^ , qui servent à serrer convenablement un étoupage éta- 
bli autour de ces deux pièces, comme on le reconnaît sur les fig. 77 et 77 ter. 

La tige du piston, qui est métallique, s'articule sur l'extrémité T du grand 
balancier de la machine , de manière qu'à mesure que le piston à vapeur monte et 
descend dans le cylindre, l'extrémité opposée F du grand balancier exécute des 
oscillations contraires. Ainsi , comme cette extrémité porte une bielle /, qui est 
attachée à une manivelle p montée sur un arbre horizontal G , il s^ensuit que les 
mouvemens akernatiis du piston , en se transmettant à la bielle et à la manivelle , 
communiquent un mouvement de rotation à l'arbre G. Enfin celui-ci porte k volant 
dont ks effets ont été décrits chap. III, $ VU, et communique le mouvement 
définitif aux pièces de mécanisme nécessaires à l'opération industrielle de la machine. 
Ici k volant lui-même sert de roue dentée pour communiquer le mouvement. 

lîous avons dit que la vapeur inutile s'échappe du cylindre par le tube d'éduction 
Ey qui la conduit au condenseur H. Celui-ci, dont nous avons déjà parlé avec détafl» 
est un vase hermétiquement fermé , afin que l'air n'y puisse pénéUrer de l'extérieur ; 
et un robinet, que l'on peut ouvrir plus ou moins à voknté, au moyen d'une 
nanivelle et d'un système de leviers de renvoi h\ A'' ^ K" (fig. 77 bis) , laisse jaillir 
dans l'intérieur , une quantité d'eau froide suffisante pour opérer la condensation de 
toute la vapenr qui provient du cylindre. Cette eau pénètre dans le condenseur par 
k tube d'injection A^. Dès que k vapeur est condensée, elle s'amasse à Tétai 
liquide au fond du condenseur, et il suffît de l'en retirer à mesure de sa fonnii* 
tion, pour que l'action de la machine puisse être continuée indéfiniment. 

Pour cela, une pompe appelée pompe d'air, parce qu'elle enlève l'air dégagé 
de Feau de la chaudière pendant son ébuUition , aussi bien que l'eau formée par 
k condensation de k vapeur, est établi en I près du condenseur. Cette pompe 
consiste en un piston à clapets i, qui se meut dans un cyliodre ou corps de pon^ie 
vertical. Quand ce piston monte, il fait k vide dans la partie inférieure du corps 
de pompe* Alors le clapet de pied f^ se soulève, et l'eau et les gaz amassés dans 
k condenseur passent dans la pompe d'air. Puis, quand le piston redescend, il oora- 
prime l'air au-dessous; ainsi le clapet t** se referme, ks clapets f , t^ se soulèvent, 
et les produits du condenseur passent au-dessus du piston. Enfin, quand celui-ci 
■noBte de nouveau , les clapets t* , f retombent sur leur siège , ferment k passage , 
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et y par conséquent , les liquides et les gaz puisés au fond du corps de pompe soQC 
amenés à sa partie supérieure. En continuant d'être soulevés par le piston, ils 
ouvrent le clapet de décharge kj sortent de la pompe d'air, et passent dans le 
réservoir d'eau chaude qui est représenté en K. Comme tous les clapets ne s'ou* 
vrent que dans le sens de la sortie de l'eau ^ celle-ci ne peut jamais rentrer dans 
les vases d'où elle a été une fois enlevée. Ainsi, on voit que, par ce moyen, l'eaa 
de condensation , ainsi que l'air dégagé de l'eau pendant son ébuUition dans la chau- 
dière, sont retirés du condenseur h mesure de leur accumulation, et la machine 
continue son effet sans interruption. La pompe d'air a un diamètre suffisant pour 
assurer son action efficace, et elle est mise en jeu par une tige passant dans une 
boite à étoupes et suspendue au grand balancier de la machine. On remarque en 
outre, dans les trois figures, un tube oo, qui communique avec le condenseur et 
la colonne à vapeur A. Ce tube sert à souffler la machine au commencement du 
travail, c'est-à-dire à expulser, au moyen de la vapeur, qu'on laisse arriver de la 
chaudière , Tair qui a pénétré dans le condenseur et l'eau qui s'y est formée par 
la condensation pendant le chômage de la machine. Cette opération a été expliquée 
cbap. III, S VI, en décrivant la soupape à souffler. 

La tige du piston à vapeur et celle de la pompe d'air sont maintenues dans la 
direction précise de leurs cylindres respectifs , au moyen du parallélogramme Tt T* f, 
dont nous avons déjà expliqué le principe et les effets, cbap. III, § V. Pour cela, 
la tige Tt est articulée à ses deux extrémités, ainsi que la tige Vf. En outre, 
l'angle f du parallélogramme est attaché par une bride f R, ici cachée derrière 
la tige Vty à un tenon R fixé sur le châssis immobile de la machine; et cette 
bride a une longueur égale à OT'. Il résulte de cette disposition , qu'à mesure que 
le point T* est écarté à droite ou à gauche de la verticale dé la pompe d*air, par 
les oscillations du balancier^ la résistance de la bride R<* déforme le parallélogramme, 
et tire le point V d*une quantité égale et en sens contraire du point T*. Les deux 
points V et V se trouvent donc déplacés symétriquement des deux côtés de la ver- 
Ucale , et , par conséquent , le milieu j*^ de la barre qui les joint n'éprouve aucune 
déviation sensible. Donc d'abord « si l'on choisit ce point i*' pour y suspendre la 
tige de la pompe d'air, cette tige sera constamment maintenue dans la direction 
de l'axe de la pompe. Mais, de plus, si l'on a pris le point T' au milieu de la 
longueur OT , en menant par les points et t^ une ligne droite , cette ligne viendra 
couper la barre T^ au point /, et cela aura lieu quelle que soit la position du ba- 
lancier, puisque l'on aura toujours T/: T t" :: OT : OT*. Donc les deux triangles 
OT(et OT' î'' seront toujours semblables, et, par conséquent, le point ( décrira une 
ligne en tout semblable à celle que décrit le point t" , c'est-à-dire décrira une droite 
verticale. Par conséquent, la tige du piston à vapeur, étant suspendue en I, se trouvera 
maintenue, comme celle de la pompe d'air, dans la direction verticale du cylindre. 
On a vu que l'eau enlevée du condenseur par la pompe d'air est versée dans le 
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réservoir d'eau chaude K, Elle en est ensuite puisée de nouveau par la pompe d'ali- 
mentation ou d*eau chaude k^ {fig. 77 ) , qui est également mise en jeu par le grand 
balancier de la machine, au moyen de la tige de suspension ft" articulée sur le ba- 
lancier au point V\ Cette pompe aspire l'eau du réservoir d'eau chaude par une 
soupape inférieure, et la refoule par une soupape supérieure, dans le tuyau d'ali- 
mentation qui la conduit à la chaudière, ainsi qu*il a été expliqué chap. III, § II, 
et représenté /îgr. 3S^ pL F. Le tuyau z sert à Fécoulement du surplus d'eau chaude^c 

L'action du condenseur exige une alimentation continuelle d'eau froide , pour opé- 
rer la condensation de la vapeur, à mesure qu'elle sort du cylindre à vapeur. Cette* 
alimentation est fournie par une troisième pompe appelée pompe d'eau froide, quix 
tire l'eau d'un puits pour la transmettre au condenseur. La pompe d'eau froide est. 
mise en action par le grand balancier, de la même manière que la pompe d'eau^ 
chaude ; mais , quand la machine se trouve pourvue d'eau froide sans secours arti- 
ficiels , cette partie de l'appareil se trouve naturellement supprimée. 

Nous avons vu que la distribution successive de la vapeur , au-dessus et au-dessou9 
du piston, est opérée par les déplacemens alternatifs du tiroir. Le mouvement de 
ce tiroir est exécuté par la machine elle-même , au moyen d'un excentrique L , vu 
partiellement sur la fig. 77, et semblable à celui qui a été décrit chap. III, § IV, 
et qui est représentée fig. 49 , pi. VII. Il consiste en une poulie , fixée sur l'ar- 
bre 6 de la machine et tournant avec lui , mais dont le centre ne coïncide pas avec 
celui de l'arbre; de sorte que, pendant la rotation, le centre de l'excentrique passe 
successivement à droite et à gauche de celui de l'arbre. Autour de l'excentrique 
est monté un collier qui embrasse sa circonférence , mais assez librement pour que 
Tun puisse tourner dans l'autre. Au moyen de cette disposition , l'excentrique ese 
entraîné par l'arbre dans sa rotation ; mais le collier , retenu par la tige qui le lie au 
tiroir, ne peut tourner; et, par conséquent, il est simplement tiré à droite et à gau- 
che, à mesure que le centre de l'excentrique passe d'un côté à l'autre de l'arbre. 
Ce mouvement alternatif se communique du collier à la tige de l'excentrique /, eC 
de celle-ci à un axe horizontal /* , qui le transmet , par la bielle de jonction /«* , à 
un second axe horizontal m , au moyen d'un petit bras de levier vertical fixé sur cet 
axe. Ainsi le levier m^ se trouve levé et baissé alternativement, et comme il est 
articulé sur le prolongement n de la tige du tiroir, il s'ensuit qu'il communique 
définitivement au tiroir le mouvement vertical alternatif qui convient à la distribu- 
tion de la vapeur. Pour que la tige n puisse pénétrer dans la boite à tiroir, sans 
y laisser entrer l'air extérieur , cette tige est enfermée dans une boite à étoupes ou étui 
fifn\ qui se meut avec elle, en embrassant le tube qui conduit dans l'intérieur. Le 
poids du tiroir est d'ailleurs équilibré, autour de l'axe horizontal m, par le contre- 
poids g, qui fait que la machine n'a, pour soulever le tiroir, qu'un simple frotte- 
ment à vaincre. Le même axe porte encore des leviers qui permettent de mouvoir le 
tiroir indépendamment de l'excentrique , quand celui-ci est désembrayé. 
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Le règlement de la machine se fait par la machine elle-même , au-moyen tftm 
gouverneur è force centrifuge P. C'est un pendule conique dont la rotation sur son 
axe est produite par I^abre 6 au moyen de deux roues d*anglc. Quand la maehine a 
sa vitesse régulière , les deux boules du pendule ont un certain écartement nonnal ; 
mais , par rcffet de la force centrifuge , cet écartement augmente dés que la machine 
prend une vitesse plus grande , et elle diminue au contraire quand elle prend une 
YÎtesse plus petite. D*autre part , Técartement des boules soulève ou baisse un collier 
mobile , monté librement sur Taxe vertical p , et ce mouvement se transmet par les 
tringles p^ p*^ p*^ {fig. 77), à la poignée de la soupape à gorge, qui règle l'admissîm 
de la vapeur dans le cylindre. Dès que la vitesse du volant prend un léger accroisse* 
ment , la soupape à gorge commence donc à fermer graduellement rentrée de ia v»* 
peur, et par conséquent la tendance de la machine à augmenter sa vitesse se trouve 
arrêtée. Un effet contraire se produit quand la vitesse du volant dimimie ; ainsi la 
machine tend à garder autant que possible une vitesse uniforme. Cesl œ que nooi 
avons développé, avec plus de détails, chap. III, S VU. 

S IL DeseripHon d'une machine de ce système, pour baieau à vapeur • 

Comme les machines de ee système sont celles qu*on emploie le plus ordinairanenK 
pour les bateaux à vapeur, nous donnerons encore ici la description succincte d'une 
machine destinée à cet usage , et sortie des célèbres ateliers de MM. Fàwcett et 
Preston, de Liverpool. 

La machine est représentée en coupe , plan et élévation , dans les pf • XXII et 
XXIII f où les mêmes lettres se rapportent aux mêmes objets. Cest une maehine 
sans balanciers , disposition dont nous expliquerons les avantages un peu plus loin , en 
ce qui concerne les machines destinées i la navigation. 

AAA (fig. 94) est la plaque de fondation de la machine, B le cylindre, 6 son cou» 
vercle, et C le piston, qui est métallique. Au sommet de la tige c du piston est fixée une 
traverse en croix DDDD {fig. 96) dont les quatre extrémités portent des barres ver* 
ticales dddtf , qui descendent latéralement des deux côtés du cylindre. A leur extré- 
mile inférieure , les deux barres du même côté sont réunies par une traverse hori« 
xontale d*, cT {fig. 95), de sorte qu*il y a une de ces traverses de chaque cAté du 
cylindre. Sur la face tournée vers le cylindre , chaque traverse d^ porte un talon I 
{fig. 96), qui glisse dans une rainure ou coulisse verticale formée le long du çy* 
lindre ; de sorte que . pendant les mou vemens ascendans et desccndans du piston , ce 
talon. suit la rainure qui lui sert de guide, et par conséquent les barres d, il, et par 
suite la tige du piston , se trouvent exactement maintenues dans la direction verticale 
qui leur convient. Au milieu de chacune des deux traverses cT, «T, s'articule une 
bielle latérale c , e ; et ces deux bielles elles-mêmes , réunies par une traverse horK 
zontale e* , se terminent par une bielle unique E , qui met en mouvement la mani* 
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▼elle 9, e( tait tourner l'arbre moteur G du bateau {fig, 9S, 96 et 97). D après 
œlte première disposition de Fappareil, on voit comment Tarbre, et par suite les 
roues motrices du bateau , sont mis en mouvement par l'action du piston ; et Ton 
▼oit aussi que si Ton avait attaché directement la bielle E au sommet de la tige du 
piston , au lieu de l'attacher à la traverse inférieure (f , celte bielle aurait été trop 
<H>urte , et par conséquent son action pour faire tourner la manivelle g aurait été trop 
saccadée et accompagnée d'un frottement trop grand. 

Les ports d'admission de la vapeur dans le cylindre sont vus en 1 et 2. Le tiroir 
esl représenté en HH; il se compose de la tige h\ qui sert à le faire mouvoir, de 
la cavité h , qui exécute la distribution de la vapeur , et du tube creux ou demi-cy- 
lindre HII , dont la portion arrondie est pressée en A" , A" par des étoupages qui 
forcent les rebords plats de la cavité h à rester hermétiquement en contact avec les 
deux ports du cylindre , ainsi que nous l'avons expliqué avec plus de détail , en 
décrivant le tiroir long ^ dans le chap. IIL 

La boite à tiroir F est continuellement en ' communication avec le condenseur I, 
par rintérîeur du tube HH, qui est ouvert à ses deux bouts; et, par conséquent, 
cette boite ne contient jamais que de la vapeur partiellement condensée. La vapeur 
de la chaudière arrive sous la cavité A et se distribue en-dessus ou en-dessous 
du piston , selon la position du tiroir. Quand celui-ci occupe la position marquée 
«ur la fig, 94 , la vapeur de la chaudière entre dans le cylindre par le port infé- 
iieur 2 et fait exécuter au piston à vapeur une course montante, tandis que la 
vapeur inutile sort de dessus le piston par le port 1 ^ suit le tube HH et se rend au 
condenseur ; l'inverse a lieu quand , au contraire, le tiroir est au sommet de sa course. 

Le mouvement alternatif du tiroir sur les deux ports du cylindre est exécuté par 
on excentrique monté sur l'arbre de la machine. Cet excentrique est vu en K sur 
les fig. 94 et 95. Sa tige k , qui est munie d'une encoche de la forme ordinaire, 
s'embraye sur un levier /c^ qui met en mouvement l'axe o, et celui-ci, au moyen du 
bras de levier o* et de la petite bielle o*' , soulève et baisse alternativement la tige 
du tiroir. Cette tige porte d'ailleurs à son sommet une traverse horizontale A"* , qui 
^Usse entre des guides parallèles qu'on voit en u, u, sur la fig^ 94, et qui servent 
à assurer son mouvement dans la direction verticale. La portion de roue dentée 
qui est représentée en V sert à mouvoir les tiroirs indépendamment de l'excentrique 
et à l'origine du travail. Pour cela on désembraye d'abord la tige de l'excentrique, 
au moyen du petit mécanisme représenté sur la /^. 95 , à l'extrémité de la tige 
de l'excentrique. En reculant la clavette qui retient l'axe et rabattant le petit levier 
£", l'axe 0*" sort de l'encoche et reste libre dans la boucle z , de sorte que le 
mouvement du tiroir et celui de l'excentrique deviennent indépendans l'un de Tautre. 
Alors , en manœuvrant à la main , la roue T , on fait mouvoir le pignon t , et 
par suite le secteur t qui au moyen du levier o' , soulève ou baisse le tiroir. Les 
deux barres fixes T\ T^ servent à porter le pignon de la roue T. 
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Le condenseur est représenté en I , la pompe d*air en L , et le réservoir d^eau 
chaude en M. L'eau condensée au sortir du cylindre à vapeur s*amasse au fond 
du condenseur , où elle presse contre le clapet de pied t. Dans le moment où le 
piston / de la pompe d*air se soulève par Faction de la machine , comme nous le 
dirons dans un instant, le vide s'opère sous ce piston, et, par conséquent, le cla- 
pet I s*ouvre pour laisser sortir du condenseur l'eau qui s'y est formée , ainsi que 
l'air qui s'est dégngé de Teau pendant son ébullition dans la chaudière. Ensuite, 
quand le piston de la pompe d'air redescend , l'air se comprime en-dessous , et 
le clapet t se referme ; mais les clapets /S P du piston de la pompe d'air se sou- 
lèvent au contraire et laissent passer, du dessous au dessus du piston, les pro- 
duits amenés auparavant du condenseur. Enfin , quand le piston de la pompe d*air 
remonte de nouveau , les clapets /* , T se referment , et l'eau et l'air , amenés alors 
au-dessus du piston , soulèvent les clapets m , m , et passent dans le réservoir d'eau 
chaude M. Il est nécessaire de faire observer que tous les clapets dont il vient 
d'être question , s'ouvrant seulement dans un sens , ne permettent jamais & l'eau 
amenée par la soupape de rentrer dans les vases d'où die est une fois sortie. 
Pour que la pompe d'air exécute convenablement son action , elle est fermée à 
sa partie supérieure par un couvercle garni d'une boite à éloupes , que traverse la 
tige /". 

Des deux côtés de la pompe d'air sont les deux pompes d'eau chaude it, n 
(fig. 9S et 96). Les tiges de ces deux pompes sont placées sur l'alignement de 
la tige de la pompe d'air, de sorte que toutes les trois sont mises en jeu en 
même temps et par une traverse commune N. Cette traverse porte à chaque bout 
une petite bielle p , qui s'articule sur un balancier PP , dont l'extrémité opposée 
«st mise en mouvement par une autre bielle p* attachée à la traverse inférieure 
•d> , dont on a déjà parlé. D'après celte disposition , à mesure que le piston à va- 
peur de la machine monte ou descend , la traverse N exécute des mouvemens 
inverses, et ainsi le piston de la pompe d'air et les plongeurs n\ n* de chacune des 
-deux pompes d'eau chaude descendent ou montent alternativement dans leurs corps 
île pompe. Pour que le jeu de ces trois pompes s'exécute exactement dans le sens 
vertical , le plongeur de chacune des pompes d'eau chaude porte une queue 9 1 f « 
qui glisse dans une douille pratiquée à l'extrémité des bras Q , Q {fig. 9i , 95 et 96), 
L'action des pompes d'eau chaude est d'ailleurs semblable à celle des pompes du 
même genre , que nous avons décrites dans le chap. III , § II ; c'est-à-dire que l'eau 
contenue dans le réservoir d'eau chaude M {fig. 9S) passe dans le tuyau x et de li 
dans le corps de pompe n pendant la montée du plongeur; puis, quand celui-ci redes- 
cend , cette eau , qui ne peut plus rentrer dans le résenoir d'eau chaude , parce que 
la soupape de sortie se trouve alors fermée , est refoulée dans le tuyau y , dont elle 
fioulève la soupape pour se rendre dans la chaudière , comme il est représenté sur 
la fig. 35, pi. V. Dans quelques machines du même modèle, les coulisses latérales 



MACHINES DE WATT A DOUBLE ACTION. 32S 

du cylindre , qui servent à guider le mouvement du piston , sont remplacées avec 
avantage par un parallélogramme ordinaire , dont une des tiges met en jeu les pompes 
d'air et d*eau chaude. 

On voit , sur les fig, 96 et 97 , que le bateau porte deux machines semblables à 
cdie que nous venons de décrire, et que, pour assurer la régularité du mouvement 
pendant leur action simultanée , les manivelles qu'elles font mouvoir sont à angle 
droit Tune sur l'autre. Ces machines sont d'ailleurs sans gouverneur & force centrifuge. 
On voit aussi , sur ces figures , la position respective des excentriques qui servent à 
manœuvrer les tiroirs. 

La machine que nous venons de décrire est sans balancier , ou du genre de celles 
qu*on a nommées récemment machines à transmission directe , parce que Faction du 
piston se transmet directement à la manivelle de Tarbre , sans l'intermédiaire d'un 
balancier. On construit beaucoup de machines de navigation où Ton emploie deux 
balanciers , en les plaçant de chaque côté de la machine et vers le bas du cylindre , 
au lieu de les placer au-dessus, ce qui permet de donner à la bielle de la manivelle 
une grande longueur , sans élever le centre de l'arbre au-dessus du pont du navire ; 
mais, comme c'est une condition essentielle pour les machines destinées à la naviga- 
tion , d'avoir très-peu de poids et surtout d'occuper le moins d'espace possible , on a 
dès longtemps cherché à les simplifier en y supprimant les balanciers. Dans les pre- 
mières machines construites sur ce principe^ la bielle de la manivelle était attachée au 
iommet de la tige du piston. Il en résultait que cette bielle, n'ayant pas assez de lon- 
gueur , agissait sur la manivelle sous un angle trop aigu , ce qui fatiguait la machine , 
augmentait son frottement et forçait , pour diminuer ce défaut , d'adopter une course 
du piston très-courte. Il fallut donc recourir à quelque autre combinaison. L'une des 
dispositions adoptées consiste à donner à la machine deux cylindres et à attacher la 
bielle ù une traverse inférieure mue horizontalement par les deux pistons. Cependant^ 
comme l'emploi de deux cylindres a l'inconvénient de créer un surplus de frottement 
et surtout d'augmenter la consommation de combustible , en augmentant les surfaces 
exposées au refroidissement et les espaces inutilement remplis de vapeur à chaque 
eourse du piston, d'autres constructeurs ont eu l'idée de conserver un seul cylindre, 
mais d'attacher la bielle & une traverse placée en contrebas du cylindre. La machine 
que nous venons de décrire est de ce dernier genre , mais elle a de plus l'avantage de 
faire agir la tige du piston sur la traverse inférieure , par le moyen d'une traverse en 
GToix , ce qui permet de diminuer encore l'espace occupé en largeur par la machine , 
et détruit la tendance à la torsion qui se produit quand il n'y a qu'une traverse simple 
è la tige du piston. Par ce moyen , la machine conserve le peu de volume d'une ma- 
chine sans balanciers , tout en jouissant de l'avantage d'une longueur de bielle et d'une 
longueur de course aussi considérables que dans les machines les plus avantageuses 
aous ce rapport ; et l'économie d'espace obtenu par cette disposition , comparé à celui 
occupé par une machine de même force et à balanciers , est d'environ un tiers. 

S9 
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ARTICLE IL 

FORKULES PRATIQCES POUR LE CALCUL DES MACHINES DE WATT A DOUBLE ACTION , IT 

EXEMPLE DE LEUR APPLICATION. 

S I. Développement et application des formules exposées. 

Diaprés ce que nous venons de dire, les machines de Watt à double action 
sont sans détente ; ainsi , les formules qui leur conviennent sont les mêmes que 
eelles des machines stationnaires à haute pression , dont nous nous sommes oc- 
cupés dans le chap. IV. Seulement la quantité P , qui exprime la pression dans 
la chaudière , représentera une pression beaucoup moindre , et la quantité p , aa 
lieu d'exprimer la pression atmosphérique, représentera maintenant la pression qui 
subsiste dans le cylindre , après condensation imparfaite de la vapeur. 

Nous ne répéterons donc pas ici ces formules sous leur forme algébrique , mais 
nous les transformerons dans les formules numériques qui leur correspondent ; et 
pour cela nous rechercherons d'abord la valeur des constantes qui y figurent , afin 
d*en faire la substitution. 

La quantité p représente la pression de condensation sous le piston ; mais 3 
est nécessaire de faire ici une observation relative h cette pression. Dans les bonnes 
machines, bien pourvues d'eau de condensation , à un degré de température qui ne 
dépasse pas 80 degrés Fahrenheit ou i S degrés centigrades , la pression dans le 
condenseur, prise au moyen du manomètre, est réduite ordinairement i 1.5 Ib 
par pouce carré ; mais , il est clair que ce n*est pas là la vraie valeur de p , on 
la pression de condensation dans le cylindre k vapeur lui-même et sous le piston. 
En effet , la condensation de la vapeur n'ayant lieu qu'à mesure que celle-ci passe 
du cylindre au condenseur, et la vitesse de ce mouvement ne dépendant que de 
la différence de pression entre la vapeur non condensée qui reste dans le cylindre 
et le vide imparfait du condenseur , il s'en suit que ce n'est que graduellemeni 
qn*il peut s'établir un équilibre de pression entre le cylindre et le condenseur. Donc y 
la moyenne pression de condensation sous le piston , durant la course , doit être 
fupérieure à celle du condenseur. Des expériences directes à ce sujet , faites avec 
Pindicateur de Watt , prouvent que , dans les vitesses ordinaires et avec les dimen* 
lions des passages adoptées , la pression moyenne sous le piston est ordinairement 
de 9.S Ibs par pouce carré plus élevée que celle du condenseur. Cette dernière 
étant donc de i .5 Ib , on voit que la valeur de p sera généralement 

p = 4 X H4 Ibs; 

mais, du reste, on devra la mesurer chaque fois. 
Quant an frottement de ces machines , on a acquis dans la pratîqne quelque» 
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idées assez prêtrises à ce sujet. C'est uns donnés sdmise pirmi les praticiens, et 
fondée sur un grand nombre d'essais faits sur les machines de WaU » que levr 
froHenenl, quand elles travaillent sous une charge modérée , varie de 9.5 Ibsper 
pooee carré du piston» pour les machines les plus petites el les moins soignées, 
à I.S ib pour les plus grandes et les mieux faites; ce qui comprend k frotte- 
ment des diverses parties frottantes , et la force nécessaire pour mouvoir les ponfies 
de service de la machine , e'esi-à-dire les pompes d'air , d'eau froide et d'eau chaude. 
Oa entend par charge modérée, dans ces machines, une ehai^ d'environ 8 livres 
par pQuee carré du piston ; et , d'après nos expériences sur les kcomof ives , on a 
lieu de penser que le frottement adUttùnnel créé dans la mac^ne » en raboa de 
celle charge , est d'environ ? de la charge , ou 1 livre par pouce carré. En dé- 
dmoant donc ce nombre» oa voit que la donnée ci-dessus revient à étabGr que les 
machines de Watt^ quand dlea marchent sans charge, ont un frottement de 1.5 
Ib â 0. 5 Ib, par pouce carré, sdoo leurs dimensions ; savoir : 1.5 U> pour les 
phiB petites» ou œlles qui ont un cylindre de 17.5 pouces de dkmélre, et 0.5 
ft pour cdks dont le cylindre a 48.5 pouces de diamètre. Comme ces nombres 
nont à trè»*peu près en raison inverse des diamètres du cylindre , on voit que» pour éva* 
fawr le itotl/emtDi de toute autre machine de même système et de dimaisions imernai- 
dnrea, il fiuii faire varier ks valeurs précédentes dans k proportion inverse du 
diamètre du cylindre. On en conelut d'abord que , pour une machine de grandeur 
moyenne entre les deux extrêmes cités , c'est-à-dire à cylindre de 33 pouces ou 9.75 
pieds de diamètre, k frottement doit être compté à 0.75 livre par pouce carré de la 
surface du piston. Ensuite cette donnée unique peut, pour plus de simplicité, être 
substituée aux deux précédentes; et l'on en conclura ie frottement d'une machine 
de Watt de dimensions quelconques, en multipliant le nombre 0.75 par le rapport 
inverse du diamètre du cylindre, dans la machine dont il est question, au nombre 
33 ou au nombre 2.75, selon que les diamètres seront exprimés en pouces ou en 
pieds. En d'autres tarmes , si Ton suppose ks dimensions exprimées en pieds , et le 
frottement rapporté de même au pied carré de la surface du piston , on voit qu'en 
représentant par d le diamètre du cylindre dans la machine dont on veut connaître 
k frottement, celmrci aura pourvakur 

2.75 300 
f= 0.75X^44-^=-^. 

Cette évaluation est celle dont nous ferons usage , non-seulement pour les machines 
de Watt, dont elle a été déduite, mais encore pour toutes les machines sur les- 
quelles on ne possède point encore de données spéciales. Il est entendu toutefois 
que, pour ces dernières machines, elle ne peut être considérée que comme une 
valeur approximative et provisoire. 
A regard du frottement additionnel de k machine^ par unité de la charge r 
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supportée par le piston , eVst-i-dire à Tégard de la quantité i , nous venons de sup- 
poser que sa valeur est la même que dans les locomotives; mais, à défaut d'expé- 
riences directes , on trouvera cette supposition confirmée par les remarques suivantes* 
II est naturel de penser que la quantité i doit , dans les diverses espèces de machi- 
nes , suivre les mêmes variations que la quantité f ou le frottement sans charge , 
puisque toutes deux dépendent également du plus ou moins de complication du 
mécanisme et du mode de construction en usage dans chaque sorte de machine. 
Or y nous avons vu que, dans les locomotives, le frottement additionnel s'élève i 
0.14 de la résistance imposée au piston; et que, dans les mêmes machines, le frot- 
tement sans charge, pris indépendamment de la résistance conune voiture, s'élève 
à i.52 livre par pouce carré de la surface du piston , pour une machine à deux cylin- 
dres de 11 pouces de diamètre, qui équivalent à un seul cylindre de 1S.85 pouces 
de diamètre. D'autre part , d'après la règle qui précède , on trouve que , dans une 
machine de Watt de cette dimension , le frottement sans charge serait de 1 .60 livre 
par pouce carré ; mais , en déduisant la résistance produite par la pompe d'air et la 
pompe d*eau froide, qui n'existent pas dans les locomotives^ on retomberait à très- 
peu près sur le nombre 1.S2 livre par pouce carré. On peut donc considérer que 
les deux espèces de machines ne diffèrent pas assez sensiblement l'une de l'autre « 
sous le rapport des frottemens, pour supposer qu'il y ait une grande différence 
entre les valeurs de i convenables à l'une et à l'autre. Par conséquent , jusqu'à dé- 
termination spéciale, nous prendrons, dans les machines de Watt, la quantité ik 
la même valeur que les locomotives ; c'est-à-dire que nous ferons 

^ = 0.U. 

En outre, la machine étant à condensation, on a 

m ^4,100,000, 
n = 250. 

Enfin, dans ces machines, on fait ordinairement la liberté du cylindre ^;ale i 
ji de la course , ce qui donne 

c = 0.05 /. 

En substituant celles de ces valeurs qui sont constantes , dans les formules algé* 
briques y on trouve les formules numériques suivantes : 

Formules pratiques pour les machines de Wait à double aciiim 

(mesures anglaises). 

CAS GÉNÉRAL. 

«r = 3,90^,700 Tf^^ - j^ (*W fp^f)- Charge utile du piston , en livres. 
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S = ow loruTm * .... Vaporisation effective , en pieds 

3,904,700 ^yjj^ ^f^^ ^ pj^j, minute. 

£. u. = arv Effet ntile , en livres élevées & I 

pied , par minute. 

E.u.ch. = -=^ Effet utile , en chevaux. 

E. u. 1 Ib. co. = — Effet utile de i livre de combus- 

^ tible, en livres élevées à i pied. 

E.U. i p. c. =:— Effet utile de i pied cube d*eau, en 

^ livres élevées à 1 pied. 

Q. co. pr. i ch. = ^5?iî. Quantité de combustible , en livres, 

'^^ qui produit l'effet d'un cheval. 

Q. e. pp. i ch. = ^5^. Quantité d'eau, en pieds cubes, qui 

^^ produit l'effet d'un cheval. 

E.u.ch.pr.llb.co.= =^r7 Effet utile, en chevaux, produit par 

i)wuu n jj^g jç combustible. 

E.u.ch.pp.lp.c.=:^^ Effet utile, en chevaux, produit par 

*'^**' ^ pied cube d'eau vaponsée. 

CAS DU MAXIMUM D*EFFET UTILE. 

^5^90*700 Vitesse du piston, en pieds, par 

• 280 + P minute. 

ar' = --^(P— p— /). ....... Charge Utile du piston, en livrer.. 

2S0 -I- P 
i S = op^ , oni 7m Vaporisation effective, en pieds 

E. u. max. = orV • Effet utile maximum , en livres éle- 
vées à 1 pied , par minute. 

Pour montrer une application de ces formules , nous allons soumettre au calcul 
une machine construite par Watt aux moulins appelés Àlbion-mills , à Londres, et 
mise en expérience peu après sa construction par Watt lui-même. Cette machine 
avait les dimensions suivantes : 

Diamètre du cylindre, 54 pouces; ou a =: 6.287 pieds carrés. 

Course du piston , 8 pieds ; ou I =s 8 pieds. 

Liberté du cylindre, ^ de la course; ou c = 0,05 L 

Pression absolue dans la chaudière , i6.5 livres par pouce carré ou P = 16.5 X 144 Ibs par 
pied carré. 

Vaporisation brute , 0.927 pied cube d'eau par minute; ce qui, en retranchant l'eau en- 
traînée avec la vapeur à l'état liquide, et évaluée & 0.05 de la dépense totale, donne une 
vaporisation ejfectireS =0.881. 

Consommation de houille dans le même temps, 6,71 Ibs de houille; ou Ns= 6.71 Ibs. 



S30 CHAPITBE SEPTIÉ9E. 

La machine avait été consli*uite pour travailler à la vitesse de 256 pieds par 
minute 9 qui était cooaidéi^e comme sa vitesse normale; mais , lorsqu'elle fut mise 
en expérience par Watt, accompagné de Sir J. Rennie, elle prit, en faisant son 
ouvrage régulier, la vitesse de 286 pieds par minute pour le piston, en consom- 
mant par minute la quantité d*eau et de charbon que nous venons de rapporter 
(Voyez Farey. On the Sieam-engine ^ p, 515 et suiv.). 

Si Ton cherche les effets (|ue devait produire cette machine k sa vitesse de maxi- 
DMiai d^effet, pui& à eelles de 256 et 286 pieds par minute, on trouve les résul- 
^ts suivans : 

Ihxîmam f effet atile. 

V = 286 . . . 2?56 . . • 208 

ar. s» 5396 . • . 6632 . . • MtSS^ 

-^ = 5.96 . . . 7.33 ... 10.09 

s = 0.881 . . . 0.881 . . . 0.88i 

E. u , « » as 1,543,300 ... 1,697,800 • . « 1,889,600 

B. «. eh , , =s 47 ... 51 ... 58 

E. u. 1 Ib. co. . . . « 230,000 . . . 253,000 . . . 283,.100 

B. «• 1 p. e = 1,751 ,"700 * .' . . 1,927,100 . . . 2,f 56,200 

Q.co. pr.lch. ... = 0.144 ... 0.130 ... 0.117 

Q. c. pr. 1 ch. . . . = 0.020 . . . 0.018 . . . 0.016 

E.U. ch* pr. 1 Ib. co« s» 6.97 . . . 7.67 • . . 8.58 

> B. u. ch. pr. 1 p. e. .. =: 50 ... 56 ... 62 

0» voit que , teloa la charge ou la vitesse du pialon , cette Hiaehine pouvait 
produire des effets variant de 47 à 58 chevaux. 

Relativement aux formules données plu» haut , il doit être enlendv que les effets 
qu'elles indiquent pour les machines , ne se produiront qu'autant que les conditions 
supposées dans le calcul se trouveront remplies. Mais-, comme it est fréqueiil de voir 
varier plusieurs circonstances importantes , auxquelles on néglige souvent de faire 
attention , nous devons ajouter ici : f "*. que tout Tcffet produit dépendant directement 
et absolument de la vaporisation effectuée , il est tout-à-fait impossible de connaître la 
force ou d'évaluer les effets d'une machine donnée , sans avoir mesuré ou estimé 
d'abord sa vaporisation ; 2*. que la pression dans la chaudière doit être , pour chaque 
cas , observée au manomètre , ainsi que celle du condenseur , parée qv*oii efain- 
gement dans la pression de la chaudière est une circonstance qui se présente conti- 
nuellement , et qu'il est clair que , si la machine travaille à une plus forte pression , 
certains effets produits changeront en conséquence ; 3**. à l'égard surtout des effets dus 
i la combustion d'un poids donné de combustible , nous dirons que rien n'est plus 
incertain. Les expériences de Smeaton ont démontré que les diverses qualités de 
houille en usage , en Angleterre , peuvent produire des effets variant dans diverses 
proportions , entre les nombres 86 et 133. En outre , il a trouvé que la bouille à 
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rétat de déchet , comme on remploie dans quelques mines , comparée à la houille de 
même qualité , en morceaux de la grosseur d'un œuf, produit des effets dans la 
proportion de 80 à 100 ^ et , enfin , que si le feu est mal conduit, chargé en couches 
trop épaisses et remué rarement , les effets pourront n*ètre que les f de ce qu'ils 
seraient avec un feu clair et bien mené. Ainsi , on voit que toutes ces causes en- 
semble peuvent produire ^ des moins favorables aux plus avantageuses circonstances , 
une différence d'effet dans les proportions de 

86 . 80 5 45 



X77^X-7- = 



133 ^^ 100^ 6 iOO' 

c'est-à dire qu'il peut y avoir de l'un à l'autre une différence de plus de moitié. 

D'ailleurs , il est clair encore que l'effet du à un poids donné de combustible dé- 
pendra également de la construction plus ou moins judicieuse du foyer et de la chau- 
dière , ainsi que des encroûtemens qui pourront s'y être produits pendant le travaiL 
U est donc impossible , par ces diverses raisons , de haser une comparaison mathé- 
matique de l'effet des machines , sur la quantité de combustible qu'on rapporte avoir 
été consommée par elles pour produire un effet donné. 

Par exemple , dans l'expérience de Walt , que nous Tenons de mentionner et qui 
avait été très-favorable, la consommation de combustible avait été à raison de 7.24 Ibs. 
fle houiHe par pied cube d'eau Taporisëe ; tandis que, d'après les observations moyennes 
de Watt lui-même , cette vaporisation ne se produit pas en général dans ses chau- 
dières^ h moins d'une consommation de 8.4 Ibs. dé houille de première qualité. Si 
donc , dans l'exemple dont il s'agit , les données ordinaires n'avaient pas été dé- 
passées , la vaporisation de 0.927 pied cube d*eau par minute aurait exigé une consom- 
mation de 7.79 Ibs. de houille j et , ainsi, l'effet obtenu par livre de combustible 
n*aurait plus été , dans le cas du maximum d^effet , que 

E. «. I Ib. CD. = y yg = ■ y y^ = 243,850 Ibs j 

résultai qui, eomme cm i^aîl, est très-inférieur à celui que Ton déduit de l'expé- 
rience elle-même. 

Pour exiprkner en mesures françaises les formules numériques dtmnées plus haut , il 
faut employer , pour les constantes , les valeurs suivantes : 

Frottement de la machine non chargée , 0.0527 kilogramme par centimètre carré de la 
surface du piston , pour uae nachine à cylindre de 84 centimètres de diamètre 9 œ qui 
d€iiiie,'eo général, en reprjSsentant par fie frottement exprimé en kilogrammes, par 
mètre carré , et par d le diamètre du ^^yliadre mesuré en mètres , 
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Frottement addiUoimel de la machine, par unité de la résistance sur le piston , \ de eette 

résistance; ou J = 0.14. 
Prcssion.de condensation daas le cylindre à vapeur , 0.281 Idlogramme par cenlimètw 

carré; ou p = 2810 kilogrammes par mètre carré. 
Libertéducylindre,Àdelacourse; ou c = 0.05/. 
Constantes du volume spécifique de la vapeur , 

m = 20,000,000. 
n = 1200. 
En fesant donc les substitutions convenables, les équations numériques propres au 
calcul de ces machines deviennent : 

Formules pratiques pour les machines de Watt à double acHon 

(mesures françaises). 

CAS GÉNÉRAL. 

s 19,(U8,000 ^ ^ ^ Vitesse du piston , en mètres , par 

'^^T' 1200+(lt')*'+pt/ " * ' minute. 

'^ — "»"*'»"^{i+*)o i + * grammes. 

i%lO'h(i'¥f)r'hP'i'f ^ ^ ^ Vaporisation effective , en mètres 
5 = » 19,048,000 cubes d'eau , par minute. 

Effet utile , en kilo^mmes élevés 
B* u. = or» j^ I mhice , par minute. 

arv Effet utUe , en chevaux. 

E. H. *«• — *S50 * ••••*** 

arv Effet utile de 1 kilogramme de com* 

E.u.lk.co. = -|j- bustible,enkil.élevésàl mètre. 



Effet utile de 1 mètre cube d*eaa, 
E.u.lin.e. = -g- en kilogr. élevés à 1 mètre. 

iaOON . • • . Quantité de combustible, en kilog.t 
Q. co. pr. 1 ch. = -;j:;- qui produit l'effet d'un cheval. 

4500S ^ ^ , Quantité d'eau , en mètres cubes , 

Q.e.pr.lcli.=:-jj^ • • • qui produit l'effet d'un cheval. 

arv Effet utile, en chevaux, produit par 

E.ii.ch.pr.lk.co.— jgôjpjj kilogramme de combustible. 

arv Effet utile, en chevaux, produit 

E.tt.di.pr.lni.e — ^jgjj^ par mètre cube d'eau vaporisée. 

CAS DO MAXIMUM d'bfFET UTILE. 

^ _ S 19,018,000 ^ Vitesse du pbton , en mètres , par 
•-"T' 1200-vP minute. 
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ar*£=j — ;(P— p — /) Charge utile du piston, en kilo- 

** grammes* 

1900 4> P 

S = av*——Z—^ Vaporisation effective , en mètres 

19,048,000 cubes d'eau , par minute. 

E. a. iiiix.=r arV. • • • • • • . Effet utile maximum, en kilogrammes 

élevés à i mètre par minute. 

Si Ton applique ces formules au calcul de la même machine , dont nous avons 
donné plus haut les dimensions , on aura d'abord : 

Diamètre du cylindre , 86.359 centimètres • ou a = 0.S84 mètre carré. 

Course du piston , l = 2.438 mètres. 

Liberté du cylindre , ^ de la course ; ou c = 0.05 L 

Pression de la chaudière, i.i60 kilogramme par centimètre carré; ou Ps=il600 kilogr. 

par mètre carré. 
Vaporisation brute, 0.02634 mètre cube d'eau par minute; ou vaporisation effective, 

S := 0.02502 mètre cube par minute. 
Consommation de houille dans le même temps , N = 3.042 kilogrammes. 

Et , en introduisant ces données dans les formules , on trouvera pour les effets de 
la machine , aux différentes vitesses indiquées : 



V = 87 

or = 2472 

r 



= 0.423 



40,000 

S = 0.02502 

E. u = 215,490 

E.u.ch = 48 

E. u. 1 k. co. . . . = 70,840 
E. u. i m. e. . . . = 8,611,600 
Q. co. pr. 1 ch. • • s= 0.064 
Q. e. pr. 1 ch. . . . = 0.00052 
£. u. ch. pr. 1 k. co. = 15.74 
E.u.ch. pr. 1 m. e. = 1914 



Huimum d'effet utile. 


78 




64 


3034 




4144 


i.SâO 




0.710 


0.022S02 




0.02802 


236,740 




264,280 


S3 




59 


77,820 




86,870 


9,461,000 




1,056,050 


0.058 




0.052 


0.00048 




0.00043 


17.29 




19.30 


2102 




2347 



S* II. Considérations sur F application du mode ordinaire de calcul aux machines 

de Watt. 

Comme les machines de Watt sont celles qui sont le plus connues et auxquelles 
on applique les calculs ordinaires avec le plus de confiance, nous nous arrêterons un 
moment ici , pour ajouter quelques nouvelles réflexions à celles que nous avons déjà 
présentées à ce sujet , et pour comparer le calcul ordinaire avec le ndtre , relative- 
ment à ces machines. 
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•Quelques ii^énieurs penseni que les machines de Watt , n*«yant jamais qu*une 
vitesse fort modérée , et ayant en outre des passages très-larges pour la circulation 
de la vapeur , doivent nécessairement travailler toujours à pleine pression dans le cy- 
lindre. D^ailleurs, il leur parait encore que si, par exemple, ht capacité de la chau- 
dière a été calculée pour produire par minute 30 fois le cylindre plein de vapeur à la 
pression de la chaudière , il s^ensuit nécessairement que chaque fois que la machine 
ne donnera que 30 coups de piston par minute, ce qui, pour une course de 8 
pieds , revient à une vitesse de 240 pieds par minute , la vapeur ne peut manquer 
d'avoir , dans le cylindre , la même pression que dans la chaudière. Par conséquent , 
ils en concluent que , quelque vraie que soit la théorie que nous avons expo- 
sée , elle n*est cependant pas nécessaire pour calculer les effets de ces machines , puis- 
que les suppositions du calcul ordinaire s*y trouvent vérifiées, et qu'ainsi les deux 
méthodes doivent conduire au même résultat. Nous donnerons un moment d auen- 
tion à ces argumens. 

Relativement à lair des passages et à la vitesse du piston, conme les machines de 
Watt ont , pour la circulation de la vapeur, des passages d'une ah-e égale & n tle 
Faire du cylindre , et des vitesses du piston comprises entre 200 et 300 pieds anglaig 
par minute, on peut voir, en recourant à ce que nous avons dit chap. I, $ IV,. 
que ces machines nont, k cet égard, aucun avantage sur les locomotives, dans les- 
quelles nous avons démontré de très-grandes différences de pression entre la chaudière 
et le cylindre. Nous n'y reviendrons donc pas en ce moment. 

Quant à la dimension calculée de la chaudière , il est facile de reconnaître que la 
conclusion qu'on veut en tirer n'est pas exacte. En effet , supposons que la chaudière 
soit capable de fournir par minute 30 cylindres pleins de vapeur , à la pression de la 
chaudière ou à la pression de 16 hvres par pouce carré, et qu'on mette la machine 
en mouvement avec une charge totale et frottcmens compris, qui^ au lieu de s'éle- 
ver à 16 livres, ne soit que de 8 livres par pouce carré, ce qu'on ignore la plupart 
du temps, il est clair que, puisque la machine se mettra au mouvement uniforme 
avec cette charge , il faudra bien que la vapeur ne prenne dans le cylindre qu'une 
pression de 8 livres par pouce carré. Qu'arrivera-t-il donc alors? Il arrivera que le 
machiniste , sachant que 30 tours par minute est la vitesse régulière de sa machine, 
ne voudra pas lui laisser prendre une vitesse plus grande. En outre, il sait aussi 
que la pression dans la chaudière doit être de 16 livres par pouce carré. Ainsi, 
il accomplira soigneusement ces deux conditions ; c'est-à-dire qu'il réglera l'ouver- 
ture de la soupape à gorge , et poussera le feu seulement de manière à avoir la vi- 
tesse voulue , et pas plus. Mais il est évident que, dans ces circonstances , la machine 
marchera à vaporisation réduile; car , puisque la chaudière est capable de fournir par 
minute 30 cylindres de vapeur, à la pression de 16 livres par pouce carré , il s'ensuit, 
vu la différence des volumes de la vapeur , qu'elle en pourrait fournir environ 60 k 
la pression de 8 livrci* 0/ , elle n en fournit que 30 ; donc la vaporisation réelle 
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n^est que moitié de ce qu*elle pourrait être , et l'oo ne peut en aucune manière s'ap- 
puyer sur ce que la chaudière produit toute la vapeur dont elle est capable, pour en 
en conclure que la pression dans le cylindre est égale à la pression dans la chaudière. 
Du reste , il est bien facile de se convaincre que les machines de Walt , tout aussi 
bien que celles que nous avons traitées déjà , travaillent à des pressions souvent 
fort réduites dans le cylindre. En effet , on en peut trouver la preuve dans 
trois circonstances bien constatées : 1**. L'indicateur de Watt , appliqué au cylindre 
de plusieurs machines de ce système , dans l'instant qu'elles fonctionnaient à leur 
vitesse habituelle et dans leur état régulier , a fait reconnaître que la pression dans 
le cylindre était de plusieurs livres par pouce carré au-dessous de celle de la chau- 
dière ; donc , malgré les motifs allégués , il n'y a point égalité nécessaire entre les 
deux pressions. 2". La pratique a démontré à Watt que, dans ses machines , chaque 
pouce cube d'eau vaporisé produit un pied cube de vapeur d'un degré d'élasticité 
suiBsant pour efiectuer le mouvement. C'est une donnée pratique qu'il a consignée 
dans ses Notes à l'article de \ Encyclopédie de Robison , sur la machine & vapeur 
(The articles Steam and Steam-engines ^ by John Robison, with Notes and Addi^ 
lions, by James Watt. Edinburgh ^ 1818, p. 14S). D'après cette observation, la 
vapeur se dépense donc dans le cylindre sous un volume égal à 1728 fois celui 
de l'eau, puisqu'un pied cube contient 1728 pouces cubes. Mais, cette vapeur se 
forme dans la chaudière à la pression de 16.5 Ibs par pouce carré, qui ne donne 
que 1530 fois le volume de l'eau. Donc, il faut qu'en passant dans le cylindre, 
le volume de la vapeur devienne 1 728 au lieu de 1 530 ; c'est-à-dire que la vapeur 
subisse une diminution de pression et en même temps une augmentation de volume 
considérable. 3°. Il est connu que les machines de Watt , mises en expérience , 
peuvent produire environ moitié en sus de leur force nominale , sans qu'il soit 
fait aucun changement à la machine , et sans augmenter sa vitesse. Donc , dans 
leur travail journalier , elles ne fonctionnent pas à pleine pression dans le cylindre , 
car, sans cela, il serait impossible de leur faire exécuter davantage. 

Ainsi , l'on voit que ces machines travaillent habituellement à pression réduite^ 
tout aussi bien que celles dont nous avons parlé précédemment. Du reste, nous 
ne donnons pas cette observation comme nouvelle en elle-même. Une diminution 
de pression dans le cylindre et même une augmentation de volume de la vapeur, 
avaient déjà été constatées dans ces machines ; mais cette observation , au lieu de 
conduire à la théorie de la machine à vapeur telle que nous l'avons exposée , n'était 
qu'un fait matériel dont on se servait pour expliquer le coefficient que nous repoussons* 
D'après ce qui précède , il est facile de se rendre compte de la nature de l'erreur 
que l'on commet en appliquant aux machines de Watt la méthode des coefIGciens. 
En effet , puisqu'une différence de pression existe dans ces machines , entre la chau- 
dière et le cylindre , et a été reconnue par l'expérience , supposons une machine 
dans laquelle la pression absolue dans la chaudière soit de 16 livres par pouce 
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carré, et la pression dans le cylindre de i2 livres par pouce carré. Nous n'adop- 
tons ces nombres que pour fixer les idées , d*autres valeurs des pressions conduiraient 
aux mêmes conséquences. Supposons encore que la machine , étant en travail ré- 
gulier^ donne 30 coups de piston par minute. Pour calculer Teffet que doit pro- 
duire cette machine , dans la méthode des coediciens , on multipliera la vitesse du 
piston par la pression dans la chaudière et par la surface du piston , et Ton aura un 
certain nombre que Ton regardera comme reffet théorique de la machine, c'est-à- 
dire son effet , y compris les froltemens et les pertes auxquelles on suppose la 
machine sujette ; de sorte que le coefficient qu'on y appliquera ensuite , représentera 
la valeur de ces frottemens et de ces pertes. 

Or, il est clair que c'est là une erreur, et que l'effet théorique ainsi calculé est, 
dans le cas dont il s'agit , de \ plus grand que l'effet réel que l'on peut attendre 
de la machine. En effet , nous avons supposé que la machine donne 30 coups de 
piston par minute, et que la pression dans le cylindre est de 12 livres par pouce 
carré. Donc la vapeur fournie par la chaudière, par minute, se monte à 30 cy- 
lindres, à la pression de 12 livres. Mais, nous avons vu aussi que, dans lachaur 
dière , cette même vapeur est à la pression de 1 6 livres par pouce carré , au 
lieu de 12, et l'on sait que les volumes de la vapeur sont à-peu-près en raison 
inverse de la pression. Donc, pendant que cette vapeur était dans la chaudière, 
son volume total n'était que de 21 cylindres pleins. Donc, si Ton veut supposer 
que la vapeur agisse à cette pression , elle ne pourra remplir le cylindre que 21 fois au 
lieu de 30; et, par conséquent, si l'on calcule l'effet de la machine en prenant 
la vapeur à la pression de la chaudière, il faut aussi prendre le piston à la vitesse de 21 
courses, qui lui correspond, et non à celle de 30 , qui ne peut se réaliser dans la ma- 
chine qu'autant que cette pression n'existe pas. En d'autres termes , pour avoir l'effet 
théorique réel de la machine , il faut : ou bien prendre la pression dans le cylindre 
et la multiplier par la vitesse correspondante et observée du piston , ou bien prendre 
la pression dans la chaudière, qui est plus grande dans le rapport de |, mais la 
multiplier par la vitesse correspondante que prendrait le piston , et qui est les f de 
la précédente. 

C'est donc dans le calcul théorique de l'effet de la machine que Ton commet une 
erreur ; et l'on en commet une autre quand on attribue ensuite la différence obser- 
vée entre ce faux calcul et l'effet pratique de la machine, à des pertes de force vive^ 
à des pertes de travail^ qui, en outre des frottemens , auraient lieu au passage de 
la vapeur par les orifices qu'elle traverse en se rendant au cylindre. En effet , puis- 
que nous venons de voir que la pression de 12 livres par pouce carré dans le cylin- 
dre , multipliée par la vitesse du piston sous cette pression , donne le même résultat 
que la pression de 16 livres dans la chaudière, multipliée par la vitesse corres- 
pondante à cette pression , il s'ensuit que l'effet de la machine n'a subi aucune ré- 
duction après le passage des conduits. 
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Quant aux prétendues pertes de force vive dont il est question , elles ne peuvent 
exister; car Fétranglement des passages ayant pour seul résultat de créer une plus 
grande différence de pression entre le cylindre et la chaudière , c'est-à-dire de faire 
monter la pression dans la chaudière , de plus en plus au-dessus de celle du cylin* 
dre, qui est fixe^ il s'ensuit que^ dès que la vaporisation de la chaudière a pourvu 
à ce surplus de pression , ce qui exige , à l'origine du travail , l'emmagasinement inu- 
tile d'une certaine masse de vapeur , tout reste ensuite dans le même état , le ré* 
gime s'établit^ et il n'y a plus aucune perte de force vive. A partir de ce moment 
la vapeur s'écoule dans le cylindre en totalité, à mesure de sa production. Au mo- 
ment de son entrée , elle se transforme nécessairement à la pression de la résistance , 
puisque , le mouvement étant uniforme , il faut bien que la puissance soit égale 4 
la résistance. Mais, comme cet effet se produit par une dilatation de la vapeur, c'est- 
à-dire, par un abaissement de pression accompagné d'une augmentation de volume 
à-peu-prés en raison inverse, et que cet accroissement de volume fournit à une 
vitesse du piston d'autant plus grande , il s'ensuit qu'il ne résulte de cette circons- 
tance aucune perte sensible d'effet utile dans la machine. 

Le procédé ordinaire consiste donc toujours à introduire une erreur préalable dans 
]e calcul de l'effet utile , et c'est pour corriger cette erreur qu'on se trouve ensuite 
dans la nécessité d'employer un coefficient, qui fait supposer de si énormes pertes 
dans la machine. Quant à ce coefficient lui-même, ce serait à tort qu'on penserait 
que, malgré son inexactitude en principe, il pourrait néanmoins conduire d'une ma- 
nière suffisamment exacte pour la pratique, à la détermination des effets utiles , 
el remplacer le calcul que nous introduisons à sa place. C'est ce que les résultats que 
nous avons obtenus plus haut permettent de vérifier facilement. 

En effet, si l'on se reporte aux effets utiles que nous avons obtenus pour les 
vitesses respectives de 986 , 2S6 et 208 pieds anglais par minute , et qu'on cherche 
à les représenter par un coefficient appliqué à ce qu'on appelle l'effet théorique , on 
trouvera les résultats suivans : 



Vitesses. Coefficiens. 

286. . . Effet théorique 5,236,S00 

— réd 1,545,300 

S56. . • Effet thémque 2,897,000 ^ 



1 0.48 



— lécl i,697,800 ) 

I 0.1 



208. . . Effet théorique 2,555,800 , 

^,81 



— léel 1,899,600 

Ainsi, pour ces machines aussi bien que pour celles traitées précédemment, uo 
coeffieient constant quelconque ne saurait tenir lieu du calcul analytique que nous 
introduisons à sa place. Et en observant la variation considérable éprouvée par le 
eoeffieient , pour la différence fort ordinaire qui existe entre les vitesses 286, 256 
el 208 pieds par minute, pour lesquelles ce coefficient prend succesnvement les 
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troM valeurs données ci-dewus, on doit être biea convaincu de la déceptioo dn 
i9ode da calcul par coefficiens; car, pour peu que la vitesse de la machine ila- 
«luelle on applique le calcul , diffère de la vitesse à laquelle le coeflicieiU a été origî» 
nairement déterraioé , ce qu*on ignore entièrement, on ne peut en aucune manière 
eamptar sur l'effet indiqué par ce coefficient. 

On voit ainsi que les machines de Watt ne font nullement exception à la rc^e 
générale sous ce rapport ; et Ton peut observer encore que TexpérieBce de Watt» 
rapportée plus haut , donnerait lieu , dans la théorie ordinaire , précisément aux 
mêmes contradictions et aux mêmes inexactitudes que les expériences que nous 
avons discutées dans le chap. T', sur les locomotives et les machines à haute pression^ 

En effet, dans cette expérience, la machine, en vaporisant 0.927 pied cube 
d'eau par minute , et en surmontant une résistance que les expérimentateurs éva^ 
luaient à 7 livres par pouce carré de la surface du piston , qui était de 6,387 
pieds carrés, prit une vitesse de 286 pieds par minute. 

Nous trouvons alors que , puisque la machine n'avait qu'un effet utile de 

6.287 X 7 X 1^^ X 286 » 1,812,470 livres élevées à 1 pied par aioute , 

et que sa force théorique , calculée suivant cette méthode , diaprés Faire du cjriin* 
dre , la pression de la vapeur dans la chaudière diminuée de celle du condenseur, 
et la vitesse du piston, était 

6.287 X ( *6.S — 4) X 144 X 286 = 5,236,530 livres élevées à 1 pied par minute, 

il en résultait que, pour passer des effets théoriques aux effets pratiques, il fallait 
employer le coefficient 0.S6. Par conséquent, en suivant les raisonnemens de cette 
théorie, et se rappelant qu'à la pression de 16.5 livres par pouce carré, le volume 
de la vapeur est de 1 530 fois celui de l'eau qui Ta produite , on en devait tirer 
les conclusions suivantes : 

1*. La vitesse observée ayant été de 286 pieds par minute, la vaporisation cal* 
culée sur la quantité d*eau qui , réduite en vapeur à la pression de la chaudière » 
pouvait occuper le volume décrit par le piston , et divisée ensuite , comme on le 
fait par le coefficient , pour tenir compte des pertes , aurait dû être 

-1— X 6.287 X 286 
1530 

. ^ ^^ ■ «■ 2.099 pieds cubes d'eau par minute, tandis qu'elle a été 

0.5o * 

de 0.927. 

2*. La machine n*ayant vaporisé que 0.927 pied cube d'eau par minute , la 
vitesse du piston calculée sur le volume de vapeur formée à la pression de la 
chaudière , et réduite ensuite par le coefficient , non pas comme cela a été fait , 
puisque ce problème n'était pas résolu , mais comme on doit naturellement le con* 
einie de la signification attribuée à ce coeflicient , ne pouvait être que 

!!?^^l:??Lx 0.56= 126 pieds par minute, tandis qu'elle a été de 286. 
o.zo/ 
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3*. Le coefOcient trouvé par la comparaison des effets théoriques aux effets pra* 
tiques étant de 0.S6 , les frottemens , pertes et résistances diverses de la machine 
devraient se monter à 0.44 de la puissance effective; tandis que ces frottemens, 
pertes et résistances, consistant uniquement dans le frottement de la machhie et 
la liberté du cylindre , ne pouvaient être évaluées qu'au taux suivant : 

Frottement total (celui additionnel compris), â Ibs par pouce carré, ou en frac- 
tion de la pression effective , -f^ 0.i7 

Liberté du cylindre , -^ de la course effective , ou 0.05 

O.ââ 

On voit par là que Texpérience de Watt , aussi bien que celles que nous avons 
examinées déjà , seraient tout-à-fait inexplicables dans cette théorie , et il en sera de 
même de toute expérience dans laquelle on notera la quantité d*eau vaporisée. 

Avant de quitter cet exemple , nous devons rappeler que quelques auteurs emploient 
aussi des coefficiens constans , mais sans conserver le même pour déterminer la va- 
porisation que pour déterminer l'effet utile. Ce mode de calculer est provenu de ce 
que ces auteurs ont reconnu , par expérience , que la vapeur acquiert dans le cy* 
lindre une pression et une densité moindres que dans la chaudière. Mais, comme 
ils n'ont pu fixer à priori quelle était cette pression dans le cylindre , et qu'ils cher* 
chent toujours à la déduire de celle de la chaudière , au lieu de la conclure directe- 
ment et en principe , comme nous le fesons , de la résistance sur le piston , la dimi- 
nution de pression observée ne pouvait être définie dans les limites , et elle restait 
simplement un fait pratique dont ils se prévalaient pour expliquer leur coefficient. 
Le changement de coefficient qu'ils emploient fait éviter la première et la deuxième 
des contradictions que nous venons de signaler; mais la troisième , ainsi que touties 
les objections que nous avons développées dans le chap. I"'. , contre l'emploi de 
tout coefficient constant, restent dans leur entier. C'est-à-dire que, dans cette mé- 
thode , on calcule toujours la force de la machine indépendamment de la vaporisation 
delà chaudière, et la vaporisation indépendamment delà résistance à mouvoir; qu*on 
trouve toujours l'effort dont est capable la machine , le même à toutes les vitesses , 
et que, par conséquent, l'effet utile de la machine augmente avec k vitesse de son 
mouvement, ce qui est contraire à l'observation ; qu'on ne peut tenir aucun compte 
de TcBuverture du régulateur , à moins d'introduire pour cet objet une nouvelle série 
de coefficiens , ainsi que pour tous les changemens de vitesse. En un mot , c'est la 
méthode que nous avons appliquée , dans le chap. F*'. , aux expériences de la 
machine à haute pression de Brighton,et, par conséquent, elle est directement soumise 
à toutes les objections que nous avons faites alors. 
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CHAPITRE YIII. 

MACHINES DE CORNWALL A DOUBLE ACTION , 

OU 

lUCHINES A DOUBLE ACTION , A HAUTE PRESSION , A DÉTENTE ET A CONDENSATION. 



ARTICLE L 



DESCRIPTION DE LA MACHINE. 



On emploie dRns le comté de Cornwall , en Angleterre , des machines à double 
action et des machines à simple action. Les secondes sont une modification des ma- 
chines de Watt à simple action, dont nous parlerons un peu plus loin. Nous ne 
nous occuperons ici que des premières. 

Les machines de Cornwall à double action sont des machines à dou6/e action , d 
hauie preuian, à détente et à condentaîion. En d*autres termes, ce sont les machines à 
double action de Watt, employées avec une haute pression dans la chaudière , c*est-à- 
dire avec une pression absolue d'environ 3.5 atmosphères, et disposées pour y faire 
usage de la détente de la vapeur , force dont Watt n*a tiré parti que dans ses ma- 
chines à simple action. 

Les/^, 78, 79 et 80, pi. XF, représentent une machine de ce système, établie 
pour concasser le minerai au puits de Tincroft , dans la mine de Fowey-Consols , et 
construite par MM. Petberwick et West , deux des ingénieurs les plus célèbres du 
comté. La fig. 80 donne Tensemble de la machine \ les deux autres figures donnent , 
1 une plus grande échelle , le détail de son cncliquctage. 

Le cylindre de la machine est représenté en C. Il est enveloppé d*une chemise 
ou second cylindre de métal c* séparé du premier par un petit intervalle , dans lequel 
la vapeur de la chaudière pénètre par le tuyau t. L*eau qui se forme par conden- 
sation dans cette enveloppe s*cchappc ensuite par le tuyau c^ , qui la reconduit à la 
chaudière, c** est le couvercle du cylindre, et c*" un faux couvercle. L'intervalle en- 
tre eux est rempli de cendres tamisées qui sopposent à la perte du calorique par 
radiation. Le fond du cylindre est représenté en c^. Il est creux , et quelquefois il 
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est disposé pour recevoir aussi la vapeur de la chaudière. Outre ces précautions , la 
cbemise du cyliodre , ainsi que le tube à vapeur et les boites à soupapes , sont ren- 
fermés dans une caisse extérieure ou enveloppe en bois , et Tintervalle est rempli de 
cendres. Le cylindre est donc parfaitement protégé contre tout refroidissement 
extérieur. 

Le piston P est creux pour lui donner plus de légèreté, et il est garni de chan- 
vre. Sa tige p est maintenue dans la direction verticale par un parallélogramme p* p" 
r^ r*\ dont nous avons donné la description détaillée, chap. III, § Y. Par la dispo- 
sition de cet appareil , à mesure que l'angle p** est dévié dans un sens par l'oscilla- 
tion du balancier, Fangle r" est ramené en sens contraire par la résistance de la 
bride Rr " , fixée au tenon R , et le point p' reste dans la verticale. Ce parallélogramme 
sert également, au moyen des barres de jonction r^, r^^, à diriger la tige TT de la 
pompe d'air. 

La vapeur arrive de la chaudière par le tube d*app(»*t c, et, après avoir rempli 
la double enveloppe du cylindre , elle passe dans le tuyau S* , qui la conduit à la 
colonne à vapeur S, en traversant d*abord la soupape régulatrice h. Celle-ci est une 
soupape conique ordinaire qui , selon qu'elle est plus ou moins séparée de son siège , 
livre un passage plus ou moins considérable à la vapeur. A cet effet, sa tige A* sort 
de la colonne à vapeur en traversant une boite à étoupes, et, au moyen de la poi* 
gnée h^\ on peut régler son ouverture au degré précis que l'on veut, comme nous 
l'avons expliqué en parlant de ces soupapes, chap. III , § VIII. Une fois admise dans 
la colonne S , la vapeur la remplit entièrement , ainsi que les passages qui en font la 
continuation , jusqu'à l'entrée des deux soupapes d'admission ; et elle est prête à agir , 
soii sur une face du piston , soit sur l'autre » selon celle de ces deux soupapes qui se 
trouve ouverte. 

Les deux soupapes , supérieure et inférieure , d'admission sont représentées en a 
et a* dans la fig. 79. Dans les autres figures, elles ne sont pas vues, parce qu'elles 
se trouvent cachées par les soupapes d'éduction qui sont en avant. Celles-ci sont figu- 
rées en 6* et 6. Les quatre soupapes sont d'ailleurs de la forme dite à couroime ou 
h double siège ^ que nous avons décrite, chap. III, § III. Nous venons de voir que 
ks soupapes d'admission communiquent toutes deux, au moyen de la colonne à 
vapeur S , avec le tuyau d'apport de la vapeur. Les deux soupapes d'éduction com- 
muniquent de même, au moyen de la colonne d'éduction e {fig. 79), avec le tuyau 
d^éductioD E, qui conduit au condenseur. En outre, entre les soupapes supérieures a 
et 6\ il y a un espace d, clos hermétiquement par les deux soupapes, et qui est 
rentrée du port supérieur D du cylindre, comme on le voit sur la fig, 78. De 
même, entre les deux soupapes inférieures a\ b, le passage d* conduit au port 
inférieur D* du cylindre. Ces deux passages d et d* sont toujours ouverts. Si done 
on suppose la soupape a ouverte, et la soupape 6^ fermée, il est clair que la vapeur, 
arrivant de la chaudière par la colonne à vapeur S, traversera la soupape a, sui- 
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vra le passage d , et pénétrera dans la partie supérieure du cylindre ; mais la clôture 
de la soupape 6' l'empêchera de se répandre dans la colonne d'éduction. Si , au con- 
traire , la soupape a se trouve fermée , et la soupape 6* ouverte , il ne pourra passer 
aucune vapeur de la colonne S dans le haut du cylindre, puisque la soupape a est 
close; mais, s'il existe déjà de la vapeur dans le cylindre, celle-ci en sortira par 
le passage d, traversera la soupape 6* et entrera dans la colonne d'éduction e, qui 
la conduira au tube E , et de là au condenseur. Des effets semblables se produi- 
ront relativement aux soupapes inférieures a' et 6. Par conséquent, si Ton sup- 
pose que la soupape supérieure d'admission a et la soupape inférieure d'éduction 
6 soient ouvertes en même temps , et les deux autres soupapes fermées , la vapeur 
pénétrera de la chaudière dans le cylindre, au-dessus du piston, tandis que la 
vapeur située au-dessous s'écoulera librement dans le condenseur, et, ainsi, lepis- 
ton exécutera sa course descendante. Si , ensuite , c'est au contraire la soupape 
inférieure d'admission a* et la soupape supérieure d'éduction 6* qui sont ouvertes, 
la vapeur agira au-dessous du piston , tandis que le vide s'opérera au-dessus , et , 
par conséquent , le piston remontera dans le cylindre. La machine exécutera donc 
successivement ses deux courses, et elle continuera son mouvement sans interrup- 
tion , tant que les soupapes continueront de s'ouvrir et de se fermer en temps con- 
venable. Il reste maintenant à expliquer comment le jeu des soupapes est exécuté par 
la machine elle-même, au moyen de l'encliquetage. 

Pour cela, deux monlans verticaux MN , MN {fig. 78 et 79), élevés sur la plate- 
forme de la machine, et assujettis à une poutrelle transversale z, portent quatre axes 
horizontaux 1,2, 3 , 4 , dont chacun sert à manœuvrer une soupape. 

L'axe 1 sert à ouvrir et fermer la soupape d'admission d'en haut a. Il porte trois 
petits leviers divergens. Le premier communique par la tige m avec la soupape a, 
sur laquelle il agit au moyen d'un levier semblable h pr^ mais masqué par celui -d. 
Le second soutient un contre-poids o qui , en tombant , ouvre immédiatement la sou- 
pape. La troisième est un levier à patte A: , qui , lorsqu'on le presse de haut en bas » 
relève le contre-poids et ferme la soupape. Enfln , sur le même axe , est fixé un 
petit secteur, qu'on distingue aisément sur la figure. Quand le contre-poids est 
Soulevé, comme il est représenté ici, l'angle supérieur de ce secteur se trouve ar- 
rêté par une dent ou barre fixée en-dessous du cliquet " , et le contre-poids ne peut 
retomber; mais, en soulevant un peu la queue '^ du cliquet, qui tourne autour 
d'un petit axe fixé au montant de l'encliquetage, le secteur s'échappe de l'arrêt qui 
le retient, le contre-poids o tombe, et la soupape s'ouvre aussitôt. Lorsque ensuite 
on appuie sur la paUe k , la soupape se ferme de nouveau , le contre-poids se relève, 
et le secteur , tournant en-dessous du cliquet , finit par dépasser la dent , qui Tem- 
pèche dès lors de reculer. 

La soupape inférieure d'admission a* est gouvernée par l'axe 4, qui présente une 
disposition sembhible. Cet axe porte également trois leviers : le premier conununique 
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avec la soupape au moyen de la tringle m^; le second supporte un contre-poids o\ 
qui, par sa chute , ouvre immédiatement la soupape; le troisième est une patte k^ , 
qui y lorsqu'on la presse de bas en haut, relève le contre -poids et accroche le secteur 
correspondant au cliquet «^ 

L'axe 3 sert à ouvrir et fermer la soupape d'éduction d*en haut 6*. Il porte quatre 
leviers. Le premier communique avec la soupape par la tringle n' ; le second , non 
vu sur la figure, supporte un contre-poids qui, en tombant, ouvre la soupape; le 
troisième est le levier à manche P* , qui , lorsqu'on le presse de bas en haut , relève 
le contre-poids ; enfin , le quatrième est le levier €* , qui supporte une tringle verti- 
cale passant dans la guide g^ , et appuyant sur le cliquet d'en bas a*. Lorsque le 
contre-poids de l'axe 2 tombe et ouvre la soupape supérieure d'éduction, cette 
tringle , en pressant sur le cliquet , décroche le secteur de Taxe 4 , et la soupape 
inférieure d'admission s'ouvre à l'instant. II y a en outre , sur l'axe 2 , un quart de 
cercle qu'on distingue aisément sur la figure , et dont nous indiquerons l'usage dans 
un instant. 

Enfin l'axe 3 sert & manœuvrer la soupape inférieure d'éduction. Il porte, comme 
le précédent , quatre leviers : le premier communique par la tringle n avec la sou- 
pape ; le second supporte un contre-poids o^^ , qui , en tombant , ouvre la soupape ; 
le troisième est le levier à manche P , qui , lorsqu'on le baisse , relève le contre- 
poids et ferme la soupape ; le quatrième est le levier s , qui porte une tringle ver- 
ticale passant dans la guide g , et s'élevant jusqu'au cliquet « de la soupape d'ad- 
mission d'en haut. Quand le contre-poids de l'axe 3 se décroche , et que la soupape 
inférieure d'éduction s'ouvre , cette tringle , en remontant dans la guide , soulève le 
cliquet « , et décroche , par conséquent , le contre-poids de l'axe 1 , ce qui ouvre h 
l'instant la soupape supérieure d'admission. En outre , l'axe 3 porte un quart de 
cercle , comme le précédent. 

Les deux quarts de cercle dont nous venons de parler servent à produire le mouve- 
ment alternatif des deux axes 2 et 3 , en décrochant le contre-poids de l'un quand 
celui de l'autre s'accroche , et réciproquement ; c'est ce que l'on comprendra facile- 
ment. En effet , si l'on suppose , par exemple, que le contre-poids de l'axe 3 soit dé- 
croché , l'axe tournera , et son quart de cercle , tournant en même temps , se trouvera 
engagé sous le quart de cercle de l'axe 2 , comme on peut se le représenter en exami- 
nant la figure. L'axe 2 , quoique sollicité par son contre-poids, se trouvera donc re- 
tenu sans pouvoir tourner. Mais si , un moment après , en appuyant sur le levier 
à manche P pour le baisser , on fait retourner l'axe 3 en arrière , dès que Tangle 
supérieur de son quart de cercle aura dépassé l'angle inférieur du quart de cercle 
de l'axe 2 , il est clair que celui-ci deviendra libre ; l'axe 2 sera donc entraîné par 
son contre-poids , et la soupape d'éduction d'en haut s'ouvrira aussitôt. On remar- 
quera que , dans cette action , le quart de cercle de l'axe 2 s'engagera h son tour sous 
celui de l'axe 3. Il empêchera celui-ci de reculer ou de céder à l'action de son 
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contre-poids , jusqu'à ce que , en relevant le levier P' , on relève le quart de eerde 
supérieur , ce qui délivrera celui de Taxe 3 ; alors le contre-poids de celui-ci lombera 
et ouvrira à Tinstant la soupape d'éduction d'en bas. Par conséquent , on voit que, 
d'après Taction réciproque des deux quarts de cercle , les deux soupapes d'éduclion ne 
peuvent jamais être ouvertes en même temps , mais que , dès que Tune se ferme^ Tautre 
s'ouvre nécessairement aussitôt. 

Ces dispositions étant bien comprises, supposons la machine au repos, les contre- 
poids arrêtés et toutes les soupapes fermées , comme on le voit représenté sur la 
figure , et que le machiniste , en soulevant le levier & manche P' , permette au quart 
de cercle de l'axe 3 de passer sous celui de l'axe 3 : il est clair que le contre-poids de 
l'axe 3 tombera, et que la soupape inférieure d'éduction s'ouvrira; mais, dans le 
même instant , le petit levier <^ en soulevant la tringle du cliquet «, fera tomber le 
contre-poids o , et ouvrira la soupape supérieure d'admission. Donc la vapeur de ia 
chaudière pénétrera au-dessus du piston en même temps que le vide s'exécutera en* 
dessous , et , par conséquent , le piston commencera sa course descendante. La tige TT 
descendra donc en même temps. Quand le piston aura parcouru une partie de sa 
course , le tasseau t , en descendant , rencontrera la patte k , qui s'est relevée par la 
ehute du contre-poids , et il l'abaissera. Dans cette action , il fera tourner Taxe 1 , 
relèvera son contre-poids , et le maintiendra ainsi , parce que la longueur du tasseau 
lui permet de retenir la patte k jusqu'à la fin de la course du piston. Dès ce moment, 
la soupape d'admission d'en haut se trouvera fermée, mais la soupape d'éduction d'en 
bas continuera d'être ouverte. Ainsi , le piston continuera son mouvement par l'effet de 
la détente de la vapeur admise jusque-lè dans le cylindre, Quand le piston sera près de 
la fin de sa course , un taquet fixé à la tige TT , mais non vu sur la figure , rencon- 
trera le manche P , qui a été relevé par la chute du contre-poids de Taxe 3 , et il le 
baissera , c'est-à-dire le ramènera à la position marquée sur la figure ; alors , la soupape 
d'éduction d'en bas se trouvera fermée , et le piston sera au bout de sa course descen- 
dante. On remarquera que , quand le manche P s'abaisse , la tringle du petit levier s 
baisse également , et, par conséquent , le cliquet « tombe derrière le secteur de l'axe 1 . 
Gelui-ci se trouve donc retenu jusqu'au prochain décrochement du cliquet , et le las* 
seau t peut remonter avec la tige TT , sans que , pour cela ,1e contre-poids o puisse 
retomber. 

Mais nous avons dit , en expliquant l'action réciproque des deux quarts de cercle, 
que quand l'une des deux soupapes d'éduction se ferme , l'autre s'ouvre nécessaî- 
rement. Dans l'instant que le piston arrive au bas de sa course , et que le ta^piet 
de la tige TT , en appuyant sur le manche P , ferme la soupape d'éduction d'en bas, 
H délivre donc le contre-poids de l'axe 2 , et ouvre la soupape d'éduction d'en haut. 
De plus , dès que l'axe 2 tourne par l'effet de son contre-poids , le petit levier ^\ 
entraîné dans ce mouvement, baisse la tringle du cliquet «*, et décroche le contre- 
poids de Taxe 4 , ce qui ouvre la soupape inférieure d'admission. La vapeur de 
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la chaudière pénètre donc alors en-dessous du piston , tandis que la vapeur située 
au^essus s'échappe par la soupape d*éduction d*en haut, et, par conséquent, le 
piston remonte dans le cylindre en entraînant avec lui la tige TT. Quand il a 
parcouru une certaine portion de sa course, le tasseau f*, fixé à cette tige, re- 
lève la patte k\ et , comme ce tasseau à une longueur suffisante , il continue de 
maintenir cette patte relevée jusqu'à la fin de la course. La soupape d'admission 
d'en bas se trouve alors fermée , et le piston ne continue plus son mouvement que 
par la détente de la vapeur. Enfin , quand le piston est près d'arriver au sommet 
de sa course^ un taquet fixé à la tige TT , relève le manche P* , ce qui ferme la 
soupape d'éduction d'en haut , et la course remontante est terminée ; mais , dans 
le même instant que la soupape d'éduction d'en haut se ferme, celle d'en bas s'ouvre : 
la machine fournit donc une nouvelle course descendante, et ainsi de suite. On 
remarquera que, lorsque le manche P* se relève à la fin de la course montante, 
la tringle verticale fixée au levier e' se relève aussi, et, par conséquent, le cli- 
quet «e* remonte et arrête le secteur de l'axe 4 , ce qui fait que la soupape d'admis- 
sion d'en bas ne peut plus se rouvrir jusqu'à ce que son cliquet soit de nouveau décroché. 

Afin que l'on puisse varier , selon le besoin , l'action des contre-poids , ceux-ci 
sont formés de masses de métal o , o* , o^\ enfilées dans des leviers mobiles autour 
des axes y, y*, y"j et, en faisant couler ces masses le long des leviers, on peut 
augmenter ou diminuer leur effet à son gré. Les cliquets a, a\ ont de même chacun 
une petite masse de métal qui leur forme un contre-poids tendant toujours à ac- 
crocher le secteur. Enfin, les tasseaux et taquets qui opèrent le mouvement des 
soupapes ne sont fixés à la tige TT que par des vis de pression; de sorte qu'il 
est facile d'en changer la position au besoin , selon qu'on veut intercepter la vapeur 
après une portion plus ou moins longue de la course du piston , ou qu'on veut 
régler* avec plus de justesse la clôture des soupapes d'éduction. 

La vapeur, en sortant du cylindre par les soupapes d'éduction, est conduite au 
condenseur par le tube d'éduction E. Le condenseur est représenté en F ; et H 
est le réservoir d'eau froide. L'eau qui y est contenue pénètre par le robinet /*, 
qu'on ouvre plus ou moins, à volonté, dans le tube /qui traverse le condenseur, 
et , comme ce tube est percé au milieu , l'eau s'élance de cette ouverture dans le 
condenseur et y produit instantanément la condensation de la vapeur. La sou- 
pape /" sert à interrompre l'injection quand on arrête la machine , et à souffler 
la machine à l'origine du travail, c'est-à-dire à expulser par un courant de va- 
peur l'air qui a pu s'introduire dans l'intérieur, ainsi qu'on l'a expliqué dans le 
chapitre III, § VI. 9^* est un clapet qui s'ouvre du condenseur à la pompe d'air G. 
Ce clapet ne s'ouvre que du dedans au dehors, et, par conséquent, il laisse sortir 
du condenseur l'air et l'eau condensée qui s'y sont amassés , mais ne les laisse pas 
rentrer. Le piston g^ de la pompe d'air est mis en jeu par la tige TT , suspendue 
au grand balancier et maintenue exactement dans la direction verticale par les barres 
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de jonction ^, r^^, comme nous l'avons dit plus haut. L*aîr et Teau aspirés dans 
la pompe d'air par le mouvement ascendant du piston 9' , sont ensuite refoulés 
au fond de la pompe pendant la descente du même piston. Ainsi, Ik soulèvent les 
clapets de celui-ci , passent au-dessus du piston , et de là dans le réservoir d'eau 
chaude Q, dont le trop-plein s'écoule par le tuyau q. 

L'eau chaude, amenée dans le réservoir Q , en est ensuite enlevée par la pompe 
/l'eau chaude, pour servir à l'alimentation de la chaudière. Cette pompe, qui est 
;:9spiVante et foulante, est figurée en L. Elle est mise en action par un plongeur 
' plem 1^ attaché ù l'extrémité d'une tige suspendue au grand balancier de la machine. 
. f* est sa ^upape d'aspiration , et /*' sa soupape de refoulement , qui laisse passer 
' l'eau dans le tuyau d'alimentation de la chaudière. 

La machine, ainsi que presque toutes celles de Cornwall, n'a pas de pompe d'eau 
froide , parce qu'une partie de son travail consistant à tirer de Fcau d'un puits 
*^de mine , on utilise une portion de celte eau en l'amenant directement dans le 
*rcsorToir d'eau froide , sans qu'il y ait nécessité d'employer une pompe particulière 
]pour ce service. Enfin , la machine a deux volans placés l'un près de l'autre , mais 
dont un seulement se trouve visible sur la figure , l'autre étant caché derrière. Le 
balancier est porté sur quatre colonnes, dont on ne peut voir non plus que deux , 
et ses deux bras sont de longueur inégale , le plus long étant du côté du cylindre. 

D'après ce que nous avons dit en expliquant l'action de l'encliquetage , les leviers 
ft pattes k et k\ qui servent à fermer les soupapes d'admission de la vapeur après 
que le piston a parcouru une certaine portion de sa course , sont mis en jeu par 
des tasseaux fixés sur la tige TT, au moyen de vis de pression seulement. Il est donc 
possible I en changeant ces tasseaux de place , de faire fermer les soupapes d'admis- 
sion en un point quelconque de la course du piston, et, par conséquent, de faire 
Jravaillcr la machine à un degré quelconque de détente. 

On construit aussi beaucoup de machines de ce système, c'est-à-dire à double ac- 
tion , à haute pression , à détente et à condensation , dans lesquelles la distribution 
de la vapeur se fait au moyen d'un tiroir et d'un excentrique , au lieu de soupapes 
et d'encliquetages , et Ton se sert d'une soupape à couper , qui est placée entre la 
soupape à goi^e et l'entrée du cylindre , pour intercepter la vapeur après que le 
piston a parcouru une certaine portion de sa course. Mais, comme on trouvera dans 
l'ouvrage divers exemples de ces dispositions , nous ne croyons pas nécessaire de don- 
ner une figure particulière des machines construites d'après ce mode. 



ARTICLE IL 

FORMULES PRATIQUES POUR LE CALCUL D2S MACHINES DE CORNWALL A DOUBLE ACTION. 

Les machines de Cornwall à double relion n'ayant qu'un seul cylindre, qui sert 
en même temps à l'admission directe et à l'expansion ou déunte de la vapeur» 
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ne sont antre chose que celles que nous avons traitées dans le chap. IV , quand nous 
y avons développé les formules générales de Faction de la vapeur sur le piston , par 
impulsion directe, détente et condensation. Nous ne reproduirons donc pas ici ces for- 
mules sous leur forme algébrique , mais nous les remplacerons par les formules nu- 
mériques qui leur correspondent , et , pour cela ^ nous tâcherons d'abord de donner une 
évaluation des constantes qui y figurent. 

Comme on Ta dit précédemment , le frottement des machines de Watt , non char- 
gées, peut être évalué à 0.75 livre par pouce carré de la surface du piston, quand 
le piston a les dimensions moyennes en usage dans ces machines, c est-à-dire environ 
33 pouces ou 2.75 pieds de diamètre. C'est pourquoi nous avons obtenu, pour l'ex- 
pression du frottement de ces machines, l'évaluation suivante 

dans laquelle d représente le diamètre du cylindre , exprimé en pieds , et /* le frotte- 
ment de la machine sans charge , exprimé en livres par pied carré j et, en même 
temps , nous avons évalué ^ , ou le frottement additionnel de la machine par unité 
de la charge sur le piston, à 0.14 de cette charge (chap, VU, art. II). Nous admet- 
trons donc la même évaluation pour les machines dont nous nous occupons en ce 
moment et qui sont d'une construction analogue. 

Néanmoins , comme nous verrons bientôt , en traitant des machines de Comwall à 
simple action , que , d'après les expériences de M. Wicksteed , le frottement de ces 
machines ne doit être porté qu'à moitié environ de celui des machines' de Watt à 
simple action , de même grandeur , ce qui parait tenir aux perfectionnemens intro- 
duits par les ingénieurs de Cornwall dans la construction de leurs machines, et que 
ces perfectionnemens se rencontrent également dans les machines de Cornwall à 
double action , lorsqu'elles sont construites par les mêmes ingénieurs , on a lieu de 
penser que , pour ces machines , l'expérience conduira à faire une réduction dans la 
valeur de / adoptée plus haut. C'est pourquoi nous ne l'indiquons que sous cette 
réserve et en attendant des résultats précis. 

Nous ne comprenons toutefois dans l'évaluation précédente que le frottement pro- 
pre à la machine elle-même , et non celui des tiges de renvoi , des roues et arbres 
d'engrenage et des autres pièces de mécanisme, plus ou moins compliquées , qui peu- 
vent servir ensuite à transformer le mouvement ou à le transmettre à des points 
Souvent très-éloignés. Le frottement ou la résistance de ces différentes pièces de ren- 
voi, quand elles existent, doit être estimé séparément selon les circonstances de leur 
construction, et déduit ensuite du résultat que nous obtenons pour l'effet utile, 
lequel ne représente, dans nos calculs, que la quantité de travail disponible sur 
l'arbre même du volant. 

Relativement à la quantité ^ , ou au frottement additionnel dû à la charge de la 
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maehine» nous avoos déjà fait observer que, dans les diverses espèces de machinée, 
il doit nécessairement suivre des variations analogues à celles de la quantité /", puis- 
que ces deux frottemens dépendent également du mode d'action de la machine et du 
d^ré de perfection en usage dans sa construction. Nous évaluerons donc, dans h» 
machines de Cornwall , k quantité ^ à la même valeur que dans les machines de W«U ; 
c'est-à-dire que, jusqu'à délerminaison précise, nous ferons 

^ = 0.14, 

mais en faisant toutefois la même réserve que pour la valeur de f. 

La pression de condensation dans le cylindre des machines de Cornwall exige 
aussi quelques observations. II est évident quà pression égale dans le condenseur, 
la pression subsistant dans le cylindre à vapeur d'une machine quelconque dépend 
de la dimension des passages de la vapeur , de l'instantanéité de leur ouverture , et 
de la puissance de la pompe d'air qui agit en même temps dans le condenseur. Or, 
dans les machines de Cornwall , les passages d'éduction de la vapeur sont de ^ de 
l'aire du cylindre, au lieu d'être de ^ seulement, comme dans les machines de 
Wattj de plus, l'usage des soupapes à couronne livre instantanément un très-large 
passage à la vapeur, au lieu de ne permettre que sa sortie graduelle, comme les 
soupapes coniques; et, enfin, la pompe d'air est ordinairement double. Dansées eiiw 
constances, il ne parait pas qu'on puisse admettre une différence sensible de pres- 
sion, entre le condenseur et le cylindre à vapeur. D'un autre côté, nous verrons que^ 
dans les machines de Cornwall à simple action , la pression dans le condenseur est 
quekpiefois réduite à 0.75 livre par pouce carré; mais, comme cet effet tient sur- 
tout à ce que la vapeur n'est admise dans le cylindre qu'à chaque deux courses du 
piston, et quelquefois même après une autre interruption due à k cataracte, de 
sorte qu'il y a deux fois plus de temps accordé à la condensation que dans les m»- 
chines à double action, on ne peut dans cellesci espérer d'aueindre un vide aussi 
parfait. Dans les machines de Cornwall à double action , construites avec tous les 
perfectionnemens en usage, nous évaluerons donc la pression du condenseur à 1.35 
livre par pouce carré, comme dans les bonnes machines de Watt, mais sans ad- 
mettre de différence sensible entre le condenseur et le cylindre. Ainsi , en exprimant 
cette pression en livres par pied carré de la suHace du piston , on aura en général 

p = 1.2»Xl44. 

n faut observer toutefois que cette évaluation n*est qu'approximative et ne doit servir 
que dans les cas où Ton n'aura pu mesurer directement la pression dans le conden- 
seur , et mieux encore dans le cylindre à vapeur , au moyen de l'indicateur de WaU. 
En ce qui concerne la vaporisation effeciiioe comparée à la vaporisation brute, oo 
doit d'abord observer que la largeur des passages , ainsi que l'exiguïté de l'espace 
réservé à la vapeur pour sa formation , dans les chaudières cylindriques à foyer inté- 
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rieur en usage dans les machines de Cornwall, doivent nécessairement produire 
Fentrainement d*une grande quantité d*eau à Tétat liquide et mêlée avec la vapeur. 
Mais ensuite, comme, pendant Topération de la détente, le cylindre se trouve main- 
tenu à une très-haute température, au moyen de la vapeur de la chaudière qui circule 
dans son enveloppe extérieure , il s'ensuit que les additions de calorique ainsi com- 
muniquées à Tintérieur du cylindre vaporisent bientôt Teau qui s*y trouvait tenue 
en suspension , et que celle-ci contribue elle-même à la production des effets utiles. 
Cette circonstance, ainsi que nous l'expliquerons avec plus de développement en 
traitant des machines de Cornwall à simple action , se reconnaît facilement à Tcxamen 
des Iraces d'indicateurs recueillis dans ces machines. On y observe en effet qu'au 
moment de la clôture de la soupape d'admission, la pression dans le cylindre est 
moindre que si la totalité de l'eau admise dans le cylindre s'y trouvait réellement à 
l'état de vapeur; mais, à mesure que le piston avance dans sa course, la pression 
dans le cylindre s'approche de plus en plus de celle qui correspond à la vapori- 
sation totale de l'eau, et, enfin, quand le piston arrive à la fin de sa course, ces 
deux pressions ne diffèrent plus entre elles que d'une quantité négligeable. On doit 
donc conclure de ces observations que, dans les machines de Cornwall construites 
avec tous leurs perfectionnemens , la haute température 'du cylindre produit la vapo- 
risation totale de l'eau fournie par la chaudière , et , par conséquent , dans ces 
machines , la vaporisation effective est égale à la vaporisation brute , ou l'on a 
la condition 

S = S'. 

Quant aux constantes du volome spécifique de la vapeur , comme la macliiae est 
è condensation , elles devront avoir les valeurs déjà données , savoir , pour les me- 
sures anglaises, 

m = 4,100,000, 

n = 250. 

Enfin, le mouvement du piston étant r^lé par une manivelle, la liberté du cy- 
lindre est encore moyennement de ^ de la course , comme dans toutes les ma- 
chines rotatives , ce qui donne 

c = 0.05/. 

En recourant donc au besoin à ces évaluations , et faisant les substitutions con- 
venables dans les formules algébriques déjà exposées , on aura les résultats suivans, 
dans lesquels la valeur de J: est 

' '+!.«' + • 



P + C » ^ P + c' 
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Formules pratique» pour lei machine» de Comwall à double action 
(mesures anglaises). 

CAS d'uke charge ov d'une vitesse quelconques , AVEC une D&iBirrE DonitÉi. 

«■ = — ■ «« .l'"*^'!"". ;-• - • . Vitesse da piston, en pieds, jn- 

Chai^ utile du piston , en livres. 

g^^ MO+(lfJ)r + pt/-^_ . . , Vaporisation effective, en pieds 
k *,H»,UW p„|^ j.^„ ^ pjp minute. 

E. a. ^ arv. Effet utile , en livres élevées & 1 

pied, par minute. 

E. a. cb. = -Tj ^^ . Effet utile , en chevaux. 

B.D.llb.co. = '^ • . . , . Effet utile de 1 livre de combustible, 

en livres élevées & 1 pied. 

E. a. 1 p. e. = -^^ Effet utile de 1 pied cube d'eau , en 

livres élevées à 1 pied. 

Q. co.pr.lcIi. = ^— ' Quantité de combustible, en livres, 

""' qui produit l'effet d'un cheval. 

Q.e.pr.ith.=-2Î!5^ Quantité d'eau, en pieds cubes, qui 

"™ produit l'effet d'un cheval. 

E.u.ch.pr.lIb.n.= =;;7T7T^ Effet utile, en chevaux, produit par 

•"*^" livre de combustible. 

E.n.ch.pr. Ip. e.'= ==rrjr^. . . ■ Effet utile, en chevaux, produitpar 

pied cube d'eau vaporisée. 

CAS DU HAXIlIl'It d'effet CTILE , AVEC VXE DfiTE:iTE DOIfHÉB. 

l S 4.100,000 „., ... „ . . 

" = irz ■ -TT^^n-Tr Vitesse du piston , en pieds , par 

'^■*'« » ^^^ minute. *''*''•" 

«'■' = j^-^*(2aO+P)--^{250 tp+n- 

Cbarge utile du piston, en livres. 

S = — Xf . an' M Vaporisation effective, en pieds 

' ' ' eubcs d'eau , par minute. 

I. roM. = «rV Effet utile, en livres élevées à I pied, 

par minute. 
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livre par pouce carré. D*un autre cùté , nous avons vu que la détente la plus 
avantageuse au travail de la machine est donnée approximativement par le rapport 

g _ 250 + p + / ' 
/ 25o4-P * 

Il s'ensuit donc que, dans ces machines, le maximum absolu d^effet utile serait 
en général obtenu en y employant la détente 

p 250 + 2XU4 

/ ~ 250 + 40 Xi44 — "-"^ 

Mais , comme l'usage d'une semblable détente rendrait le mouvement trop inégal , 
la seule conclusion que nous puissions en tirer est que la détente la plus favora- 
ble au travail de la machine est donnée par la plus petite valeur de P. Dans la 
pratique , on ne trouve guère possible , pour la régularité du mouvement , d'inter- 
cepter la vapeur avant le tiers ou le quart de la course. C'est donc à cette limite 
que l'on doit s'arrêter pour juger des effets maxima de ces machines , du moins 
jusqu'à ce qu^on ait trouvé moyen d'y employer une détente plus considérable de 
la vapeur. 

La décente la plus avantageuse étant donc ainsi déterminée par des conditions 
pratiques étrangères au calcul , et dépendant du degré de régularité exigé par le tra- 
vail de la machine , en substituant la valeur de T , ainsi trouvée , dans les formules da 
cas de maximum d'effet avec une détente donnée , on obtiendra toutes les détermi- 
nations relatives à l'effet utile maximum que la machine peut produire avec cette 
détente ; et , puisque celle-ci est la plus favorable possible , ces déterminations se trou- 
veront précisément être celles qui se rapportent au maximum absolu d'effet utile dont 
est capable la machine. 

Si l'on veut former les équations numériques de ces machines en mesures françaises, 
on aura , pour la valeur la plus ordinaire des constantes : 

Frottement , en kilogrammes par mètre carré, d'une machine dont le diamètre du cylindre, 
exprimé en mètres, est représenté par d , 

' d • 

Frottement additionnel par unité de k charge , i ss 0.14. 

Pression moyenne dans le condenseur et dans le cylindre à vapeur, p s: 879 kilogrammes 

par mètre carré. 
Vaporisation effective égale a la vaporisation brute dans la chaudière. 
G)nstantes du volume spéciGque de la vapeur , 

m B 20,000,000, 
n = 1200. 

Liberté du cylindre , Jg de la course , ou c=0.05 1. 
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En admettant donc oes évaloations , soumises toutefois aux restrictions mention- 
nées relativement aux mesures anglaises , et introduisant les quantités m et n dans 
les équations algébriques , on aura , pour calculer ces machines , les formules 
suivantes : 

Formules pratiques pour tes machines de CornwaU à double action 

(mesures françaises). 

CAS d'une charge ou d*une vitesse quelconques, avec une détente donnée. 

v=.^.——J^^^^-——. . . . Vitesse du piston , en mètres , par 

a iîOO+(i + *)r+p + /- minute. 

«r = 20,000,000 _ÎI- 7— r(1200 + p+n. 

Charge utile du piston, en kilog***. 

^ av l200-KH-^)rfp-h/ ^ ^ Vaporisation effective, en mètres 
k 20,000,000 cubes d'eau , par minute. 

E.11. = aro Effet utile, en kilogrammes élevés à 

1 mètre , par minute. 

E. n di = ■^^. Effet utile , en chevaux. 

4500 

£. n. 1 k. co. =r °^ Effet utile de i kîlog. de combus- 

^ tible, en kil. éleva k un mètre. 

E. u. 1 m. e. = -^ Effet utile de 1 mètre cube d'eau va- 

^ porisée , en kil. élevés à i mètre. 

Q. co. pr. 1 ch. = — — Quantité de combustible, en kilog., 

^'^ qui produit l'effet d'un cheval. 

Q. e. pr. 1 ch. = ^^^^ Quantité d'eau, en mètres cubes, qui 

^^ produit l'effet d'un cheval. 

E.n.ch.pp.lk.co.= j^ Effet utile, en chevaux, produit par 

«900 n kilogramme de combustible. 



E.n.ch.pp.lm.c. — 7^^ Effet utile, en chevaux, produit par 

*'**' ^ mètre cube d'eau vaporisée. 

cas du maximum d'effet UTaE , AVEC UNE DÉTENTE DONNÉE. 

„--_i S^ ^O^OOOjOOO Vitesse du piston , en mètres , par 

r + c a 1200 + P minute. 

«r'=^.i^Mia004-P)--7^(«2«> + p+A). 

Charge utile du piston, en kilog*^. 
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S = ilîl.ae'-^"*'?- Vaporisalion effective, on mètres 

/ 20,1100,000 ç„i^ j.^y ^ pgp niinute. 



E.a.aax. = arV Effet utile , en kilogrammes élevés Ji 

1 mètre , par minute. 

CAS DU HASINUM ABSOLU D'BFFET tlTILB, 
r 120Dfp + /- nx. . j .. . 

'-r= lann n '"' DétcDl* <)ui produit Ic msximum 

•^ *"*' + '^ atpBolud'efiel utile. 

Ainsi que nous l'avons expliqué précédemment , cette dernière formule Tera con- 
naître la détente qui produit le maximum absolu d'effet utile , et, en la substituant 
dans les formules du cas de maximum d'elTct avec une détente donnée, on aura les 
.effets maxima absolus cherchés. 
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MACHINES A DOUBLE ACTION j A HAUTE PRESSION , A CONDENSATION ET A DÉTENTE: 

DANS DEUX CYLINDRES» 



ARTICLE I. 



DESCRIPTION DE LA MACHINE. 



Les machines de Woolf sont des machines à double action , à haute pression, à 
condensation et à détente dans deux cylindres. Elles sont donc du même genre que 
celles qui précèdent , c'est-à-dire qu'on y utilise de même la détente de la vapeur ; 
mais seulement, au lieu d'efFectuer cette détente dans un seul cylindre, on Texécute 
dans deux cylindres inégaux , que la vapeur traverse successivement en se dilatant de 
plus en plus. 

La vapeur formée dans la chaudière sous une pression absolue de 3 à 4 atmos- 
phères environ , est d'abord admise dans la partie supérieure du petit cylindre , et 
elle y pénètre librement jusqu'à la fin de la course du piston , où elle est intercep- 
tée. Alors une communication s'ouvre entre le haut du petit cylindre et le bas du 
grand. La vapeur qui remplissait la partie supérieure du petit cylindre passe donc 
dans le grand , et y arrivant au-dessous du grand piston , commence , en se détendant, 
à faire exécuter à celui-ci une course remontante. Mais , dans le même instant , la 
communication de la chaudière au petit cylindre , s'ouvrant vers la partie inférieure 
de celui-ci , y laisse arriver une nouvelle quantité de vapeur , qui pénètre maintenant 
au-dessous du petit piston, de manière à lui faire exécuter une course ascendante. 
Les deux pistons remontent donc en en même temps : le petit , par l'action directe 
de la vapeur de la chaudière ; le grand, par la détente de la vapeur qui a servi à 
l'action précédente du petit cylindre. Quand la course montante est terminée, la vapeur 
de la chaudière est admise au-dessus du petit piston , tandis que la vapeur qui vient 
d'opérer la course montante du petit piston passe au-dessus du grand. Ainsi , les deux 
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pistons , pressés sur leur face supérieure , sont ramenés simultanément au bas des 
(}eux cylindres , et le même effet recommence. Enfin , après avoir terminé son action 
djns le grand cylindre , la vapeur est reçue dans un vase séparé , où elle est eon* 
densée. 

Les pi. XVI et XVII représentent une très-belle machine de ce système, cons- 
truite par MM. Ilick de Bolton ( Lancashire ) , et employée comme machine souf- 
flante. 

La machine a quatre chaudières à bouiOeurs , chacune consistant en un tube supé- 
rieur de 35 pieds de long sur 4 pieds de diamètre, et deux tubes bouilleurs de 41 
pieds de long sur 15 pouces de diamètre, joints au premier par des tubes verticaux, 
selon la disposition indiquée chap. III, § I. Deux seulement de ces chaudières suf- 
fisent à Taction de la machine ; les deux autres sont préparées en cas de réparations 
ou d'accident. 

Le petit cylindre de la machine , représenté en A , a 25 pouces de diamètre sur 
6 pieds de course pour le piston , et le grand cylindre , représenté en B , a iO 
pouces de diamètre sur 8 pieds de course; ainsi, leurs contenances respectives sont 
dans le rapport de 1 à 4. La séparation qu'on voit en A*, dans le petit cylindre, 
en forme le véritable fond; la partie inférieure ne sert qu'à élever le sommet des 
deux cylindres à même hauteur. La vapeur arrive de la chaudière par le tube aa , 
qui monte verticalement à côté du petit cylindre. Ce tube est intercepté par une 
soupape régulatrice a' {fig. ft2 ci 83), pareille à ceHes que nous avons déeriles diap. 
III, % y III, et qui, selon qu'elle est plus ou moins ouverte, laisse aniver h 
vapeur, de la chaudière à la machine, en plus ou moins grande quaiilité. Cette 
soupape est manœuvrée au moyen d'une poignée a" , qui agit sur une barre ter- 
minée par une vis de rappel , dont l'effet est de tourner plus ou moins le bras «"*, 
et par suite l'axe qui soulève la soupape. Ce mode de règlcmenl est susceptible 
d'une grande précision. La machine n'a pas de gouverneur à force centrifuge , puroe 
que son usage ne l'exige pas, l'uniformité du courant d'air qu*eUe founùt étant 
réglée par d'autres moyens. 

Après avoir traversé la soupape régulatrice, la vapeur suit le tube de jonction 
C {fig. 83 ) , et les deux passages c , c , qui , en contournant le petit cylindre , ainè* 
nent la vapeur à la boite à tiroir D , dans laquelle elle pénètre par les ouvertures 
c*, c* {fig. 84). Cette boite est ainsi toujours remplie de la vapeur de la chau- 
dière, et, selon la position du tiroir, elle laisse pénétrer cette vapeur dans le petk 
cylindre, soit en-dessus, soit en-dessous du piston. Le tiroir est de la forme ordi- 
naire, décrite chap. III, $ III. Il consiste en une pièce creuse d (fig. 83 )» qui ae 
meut sur trois ouvertures: l'une aboutissant au port supérieur du petit cylindre; 
l'autre aboutissant au port inférieur ; et enfin la troisième , ou celle du milieu , en»- 
duisant du petit cylindre au grand. Lorsque le tiroir est en haut de sa course » oa 
dans la position représentée sur là fig. 84 , l'ouverture inférieure 3 ae trouve dé- 
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couverte, et^ par conséquent, la vapeur venant de la chaudière, et qui remplit 
la boite & tiroir, s*y précipite et pénètre en dessous du piston du petit cylindre. 
Dans le même instant, le tiroir recouvrant à la fois louverture qui conduit au 
sommet du petit cylindre et celle qui conduit au grand cylindre, forme une commu- 
nication entre elles; ainsi la vapeur, alors contenue au-dessus du petit piston, et qui 
vient d'effectuer la course descendante, s'échappe de la partie supérieure du petit 
cylindre pour passer dans le grand. Dans l'instant suivant, le tiroir, continuant sa 
course descendante, découvrira au contraire l'ouverture d'en haut, et couvrira celle 
d'en bas : alors la vapeur de la chaudière arrivera au-dessus du petit piston , tandis 
que la vapeur située au dessous, et qui a terminé son action dans le petit cylindre, 
s'échappera vers le grand. Le tiroir est mis en mouvement au moyen de sa tige d* 
{fig. 82, 84), et, pour que cette tige puisse sortir au dehors sans donner passage 
à la vapeur , elle porte une boite à étoupes d^ cT* , qui , pendant les mouvemens de 
la tige, monte et descend avec elle. Cette boite à étoupes embrasse un tube inté- 
rieur dans lequel passe librement la tige du piston. Cette disposition remplace une 
boite à étoupes ordinaire , mais permet d'en placer le couvercle et les écrous en des- 
sus , au lieu de les placer en dessous , comme on aurait été obligé de le faire d'après 
la direction descendante de la tige d*. 

Le passage de la vapeur du petit au grand cylindre s'exécute au moyen du tuyau 
fify' 83], dont on voit l'ouverture en f {fig. 84). La vapeur, une fois parvenue 
dans la colonne d'admission H du grand cylindre, la remplit en totalité, jusqu'à 
l'entrée des deux soupapes d'admission ; et , selon celle de ces soupapes qui se trouve 
alors ouverte, elle pénètre soit en dessous, soit en dessus du piston du grand cylin- 
dre. Comme d'après la disposition de la machine , les deux pistons doivent remonter 
ea même temps , il s'ensuit que lorsque la vapeur sort de la partie supérieure du 
petit cylindre , ce qui a lieu dans la course remontante du petit piston , elle doit 
passer dans la partie inférieure du grand cylindre , pour y produire également une 
course remontante; et c'est ce qu'on voit représenté sur la fig. 84. Le contraire a 
lieu pendant la course descendante des deux pistons ; c'est-à-dire que la vapeur inutile 
sort alors de dessous le petit piston , pour passer au-dessus du grand , en se dilatant en 
proportion de l'espace qui lui est présenté. Au sommet et au bas du grand cylindre , 
se trouve une boite à soupapes, et chacune d'elles est divisée en trois parties, savoir : 
la portion H* ou H'* , formant les deux extrémités de la colonne d'admission H , la 
portion Ë^ ou E'^ formant les extrémités de la colonne d'éduction E , dont nous par- 
lerons dans un instant; et , enfln , la portion intermédiaire I* ou I", conduisant à Tin- 
térîeur du cylindre. Cette troisième portion porte d'ailleurs deux soupapes K ou A" et 
e' ou e^* , qui établissent une communication de l'intérieur du cylindre , soit avec la 
colonne d'admission , soit avec la colonne d'éduction. Ces soupapes sont à double 
disque , comme on le voit sur la figure , et d'une disposition très-avantageuse , en ce 
qu'elle permet d'ouvrir ou de fermer les soupapes sans aucune résistance de la part 

35 
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de la vapeur. Dans la position représentée sur la fig. 84 , la soupape inférieure d'ad* 
mission A" se trouve ouverte , ainsi que la soupape supérieure d*éduction e\ La vapeur 
arrivant du petit eylindre par la colonne H , passe donc sous le grand piston , et le 
fait remonter dans son cylindre , tandis que la vapeur qui a été reçue dans ce cylindre 
pendant la course précédente , s'échappe par la soupape e* dans le tube d'éduction E , 
qui la conduit au condenseur. 

Le mouvement du tiroir du petit cylindre, et des soupapes du grand cylindre, 
est opéré par la machine elle-même, au moyen d*un excentrique K {fig. 81), dont 
la disposition a été déjà expliquée en détail, ehap. III, % IV. Il consiste en une 
roue percée hors de son centre et montée en ce point sur Tarbre de la machine. 
A mesure que Tarbre tourne , cette roue tourne avec lui ; mais , comme elle n*exé- 
cute pas ce mouvement autour de son propre centre, il s*ensuit qu'elle passe suc- 
cessivement à droite et à gauche de Tarbre. Dans cette action, elle pousse et tire 
alternativement la barre k^ qui est fixée à une bague embrassant librement la cir- 
conférence de la roue. Cette barre rgissant à son tour sur un bras fixé à Taxe V^ 
lui donne un mouvement alternatif, qui se transmet à deux autres bras i:" et A"* 
(fig. 83 et 84); et, enfin, ceux-ci lèvent ou baissent le tiroir et les soupapes, selon 
qu'il convient à l'action de la machine. 

Sur la fig. 84 , on voit que, dans la position où la machine est représentée, le 
bras de levier k^ tient le tiroir d soulevé , de manière que la vapeur de la chau- 
dière pénètre alors sous le piston du petit cylindre. Sur les fig. 82 et 84 , on voit 
que, dans le même instant, le bras de levier A**', en soulevant la tringle de droite 
m des soupapes , ouvre à la fois la soupape inférieure d'admission du grand eylin- 
dre, au moyen du bras m*\ et la soupape supérieure d'éduction, au moyen du 
bras m'. Dans l'instant suivant, le levier k^\ éprouvant un changement de position 
par l'effet de l'excentrique , la tige verticale m se trouvera baissée , de manière que 
les deux soupapes dont il vient d'être question se fermeront ; et en même temps la 
tige /se relèvera, de sorte que la soupape d'admission d'en haut et la soupape d'éduction 
d'en bas du grand cylindre, se trouveront ouvertes par le soulèvement des bras 
P et /**. De plus , pour que les soupapes d'éduction s'ouvrent toujours un instant 
avant les soupapes d'admission qui leur correspondent , les étriers où s'engagent les 
bras /' et m" , pour faire agir les soupapes d'admission , laissent un peu de jeu 
dans leur partie supérieure, comme on le voit sur la fig. 82 , à l'insertion des bras 
dans les étriers. Par ce moyen , les tringles / et m remontent d'abord un peu , et 
soulèvent, par conséquent, les soupapes d'éduction avant de soulever celles d'admission. 

La vapeur , en sortant des soupapes d'éduction , s'écoule par le tube d'éduction EE 
vers le condenseur qui est représenté en G {fig. 84). C'est un large cylindre dans 
lequel un robinet g permet de laisser pénétrer un jet d'eau froide , qui condense 
la vapeur à mesure de son arrivée. L'ouverture du robinet d'injection g est d'ail* 
leurs réglée, selon le besoin de la machine, au moyen d'une tringle de renvoi 9* 
{fig. 82) , à laquelle est attaché un bras fixé à l'extrémité de l'axe g^y de sorte 
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quen tournant cet axe plus ou moins, on peut augmenter ou diminuer à son gré 
la quantité d*eau injectée dans le condenseur. L'axe 9" porte à son sommet une 
aiguille m(d)ile sur un cadran, dont les divisions marquent, d*une manière pré- 
cise, le degré d*ouverture du robinet. 

L'eau qui sert à l'injection est contenue dans une une bâche ou réservoir d'eau 
froide PP {fig. 81 et 84) , où elle est entretenue à un niveau constant par la 
pompe d'eau froide qu'on voit représentée en p. GeU&<;i , qui est une pompe élé- 
vatoire ordinaire , tire l'eau d'un puits , au moyen du tuyau p* , et la verse dans 
la bêche par l'embouchure supérieure de son corps de pompe. Le piston , garni de 
ebanvre , porte une bague mobile p" p*' , qui , pendant le travail , est fixée par des 
éerous, mais qu'on peut retirer au besoin; et cet arrangement permet de regarnir 
le piston sans le déplacer. La pompe d'eau froide est d'ailleurs mise en action par 
le grand balancier de la machine comme on le reconnaît sur la figure. La petite 
.soupape qu*on voit en x {pg. 82 et 83 ) sert à souffler la machine , c'est-à-dire à 
jdmettre directement la vapeur de la chaudière dans le condenseur et la pompe 
d'air, à Torigine du mouvement, pour en expulser l'air qui s'y introduit pendant 
les interruptions du travail. A cet efiet , cette soupape communique avec le tube 
à vapeur a par le tuyau coudé x* x* , et , pour laisser cette vapeur pénétrer dans 
le condenseur , il suffit de lever à la main la soupape x , au moyen de sa tige 
x" et du levier x'". 

L'eau d'injection et de condensation amassée dans le fond du condenseur, ainsi 
que Tair et les gaz dégagés de l'eau de la chaudière pendant son ébuUition , sont 
ensuite retirés du condenseur par l'action de la pompe d'air, qu'on voit repré- 
sentée en N (fig. 81 et 84). Nous avons déjà décrit son action en détail dans le 
chap. III , S VI. Nous nous contenterons donc de rappeler qu'elle consiste en un 
corps de pompe parcouru par un piston à clapets n. Ce piston est mis en mouve- 
ment par le grand balancier de la machine , comme on le voit suV la figure. Quand 
le piston n monte dans son corps de pompe , il fait le vide en dessous : alors l'eau 
et les gaz amassés dans le fond du condenseur ouvrent le clapet de pied, et pas- 
sent dans la pompe d'air. Ensuite, quand le piston de la pompe d'air redescend, 
il presse sur l'eau amenée au fond de son corps de pompe , qui soulève les clapets 
n* n% et passe au-dessous du piston; et enfin, quand celui-ci remonte de nouveau, 
les clapets n* n* se referment par la pression de l'eau qui les surmonte, et cette 
eau est élevée par le piston. Une fois parvenue à la hauteur de louverture n**, qui 
conduit au réservoir d'eau chaude , l'eau amenée du condenseur pénètre dans cette 
ouverture , ouvre le clapet de décharge qui en ferme l'entrée , et passe dans le réser- 
voir d'eau chaude, mais ne peut rentrer dans la pompe, parce que le clapet de 
décharge, ainsi que tous ceux dont nous venons de parler, ne s'ouvre que dans le 
sens de la sortie de l'eau , et non de sa rentrée. 

L*eau chaude, ainsi extraite par la pompe d'air, est donc reçue dans le réser- 
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Yoir d*eau chaude, qu'on distingue partiellement en {fig. 8! et 84 )j et elle en 
est retirée à mesure du besoin, pour être transmise à la chaudière de la machine» 
dont elle sert à entretenir Talimentation. A cet effet, la machine est munie d*une 
pompe d'enu chaude, représentée en o, derrière la pompe d'eau froide. C'est une 
petite pompe foulante, qui aspire l'eau du réservoir d'eau chaude par le tuyau o*, 
et la refoule vers la chaudière , comme nous l'avons expliqué avec plus de dévelop- 
pemens , chap. III , § II. Le trop-plein du réservoir d'eau chaude s'en écoule d'ail* 
leurs par le tuyau o**, qui la conduit au dehors de la machine. 

Pour que les tiges des pistons à vapeur et du piston de la pompe d'air suivent 
bien exactement la direction verticale de leurs cylindres respectifs, au lieu d'éprou- 
ver des déviations latérales par suite des oscillations angulaires du grand balancier, 
ces tiges sont maintenues par un parallélogramme, dont nous avons expliqué plus 
particulièrement les effets, chap. III, % Y. Ce parallélogramme est formé de trois 
barres et d'une portion du grand balancier , articulées Tune sur l'autre de manière 
à former la figure r r^ «' /\ mobile aux quatre angles, et composée de quatre 
lignes égales deux par deux. L'angle s* de ce parallélogramme est de plus attaché i 
une bride 3* R, qui s'articule sur un tenon R, fixé à l'entablement de la machine, 
et ici partiellement caché par le balancier. En outre , le parallélogramme porte encore 
une barre intermédiaire C <^, qui occupe le milieu entre les deux autres; et, enfin, 
le point 5** est placé à la moitié du bras du balancier , & partir du centre Y. Cela 
posé , la tige de la pompe d'air est suspendue au point s , situé à moitié de la barre 
<* f!^) la tige du petit piston est suspendue en f, aux trois quarts de la barre l'i**; 
et, enfin, le piston du grand cylindre est suspendu en r à l'extrémité inférieure de 
la barre rr"^ ; et il est facile de se convaincre que , dans cette position , les points 
d'attache des trois tiges suivront toujours des directions verticales. En effet, si l'on 
considère d'abord la barre 5" <* , dont une des extrémités est attachée en «*' au grand 
balancier , et l'autre en s^ & la bride <* R , on reconnaîtra que , pendant les motive- 
mens angulaires du grand balancier autour du centre Y , l'extrémité «'* sera déviée 
à droite et à gauche de la verticale ; mais , dans les mêmes instans , l'extrémité tf 
de la même barre sera déviée à gauche et ù droite, c'est-à-dire en sens contraire^ 
par les mouvemens angulaires de la bride <' R autour de son centre R. Comme la 
longueur de cette bride est égale à la distance s** Y , il s'ensuit que les deux extré- 
mités de la barre s* f^ seront déviées également , et en sens contraire l'une de l'au- 
tre: donc son milieu, ou le point d'attache s de la pompe d'air, se trouvera main- 
tenu, sans déviation sensible, dans la verticale. Ce premier point entendu, il sera 
facile de reconnaître que , d'après la position des autres tiges , elles seront égale- 
ment maintenues dans la verticale de leurs cylindres respectifs. En effet, si l'on mène 
par le point $ et par le centre Y du grand balancier une ligne droite, il est clair, 
d'après les proportions indiquées plus haut , qu'elle coupera la barre V t^ aux trois 
quarts de sa longueur, et la barre rr^ à son extrémité r, c'est-à-dire aux points I 
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et r marqués pour la suspension des tiges des deux pistons; et, quelle que soit la 
position du balancier dans ses oscillations, cette ligne droite passera toujours par 
les quatre points Y, «, f, r, de sorte que ces points décriront des lignes parallèles 
et semblables. Donc , puisque la ligne parcourue par le point s est une ligne droite 
verticale , il s'ensuit que les lignes parcourues par les points f et r seront également 
des lignes droites et verticales , c'est-à-dire que les tiges des deux pistons se trouve- 
ront maintenues dans la direction exacte de leurs cylindres respectifs. 

Gomme la machine représenlée sur la figure sert de machine soufflante, lexCré- 
mité opposée du grand balancier agit sur un piston mobile dans un cylindre de 90 
pouces de diamètre sur 8 pieds de course , qui est garni en haut et en bas de cla- 
pets q\ g*, q^\ q^\ s'ouvrant du dehors en dedans. Lorsque, par Faction de la ma- 
chine â vapeur , le piston q descend , les clapets g* , q^ contenus dans la boite supé- 
rieure s'ouvrent pour laisser pénétrer Tair dans le cylindre. Dans le même instant , 
les clapets inférieurs sont refermés par la compression qui a lieu sous le piston , et 
Tair comprimé , soulevant le clapet de sortie u'* , s'écoule par le tuyau u , qui le 
conduit au réservoir et aux fourneaux. Quand ensuite le piston q remonte, il aspire 
l'air extérieur par les clapets inférieurs g" , g" , et le refoule par le clapet t«* qui le 
conduit de même au tuyau de sortie. 

La tige du piston du cylindre soufflant est d'ailleurs guidée par un parallélo- 
gramme, et, enfin, l'action de la machine est régularisée par l'emploi du volant 
XX, dont nous avons expliqué les effets, chap. III, § VII. 

Dans la machine que nous venons de décrire, la vapeur est admise dans le 
petit cylindre pendant toute la course du piston, de manière que la détente est 
fixée invariablement par le rapport des volumes des deux cylindres ; mais , on peut 
également employer une disposition qui permette d'intercepter la vapeur en un point 
quelconque de la course du petit piston , et , par conséquent , de faire varier la 
détente à volonté. C'est donc ce dernier cas que nous devrons supposer, pour éta*^ 
bKr d'une manière générale la théorie des machines de ce système. 



ARTICLE II. 



THÉORIE DBS BIACHINES DE WOOLF. 



On voit , d'après ce qui précède que , dans les machines de Woolf , le mode 
d'action de la vapeur est le même que dans les machines traitées d'une manière 
générale, chap IV, art. II; mais, comme le changement de surface des pistons, 
sur lesquels agit la vapeur pendant la détente, doit amener quelques modifications 
dans les formules, nous allons introduire brièvement ces circonstances dans la 
théorie générale exposée précédemment. 
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Soient P la pression de la vapeur dans la ehaudièrc , et P* la pression que prend 
eette vapeur à son entrée dans le petit cylindre, avant la détente. Soient encore 
A et a les surfaces des deux pistons , L et / leurs courses respectives , et C et c 
la liberté des deux cylindres. Enfin, soit t la course d'admission, ou portion de 
course que parcourt le petit piston avant le commencement de la détente. 

Si nous prenons la machine après que son mouvement est parvenu à rimirormité , 
la quantité de travail appliquée par la puissance sera égale à la quantité d*action déve- 
loppée dans le même temps par la résistance. Or , l'effort exercé par la puissance 
se compose de la pression exercée contre le petit piston par la vapeur venue de 
la chaudière, et de la pression exercée contre le grand par la vapeur venue du 
petit cylindre. La résistance, au contraire , se compose de la pression produite contre 
le petit piston par la réaction de la vapeur qui sert de force motrice dans le grand ; 
de la pression subsistant derrière le grand piston , après condensation imparfaite de 
la vapeur qui a servi à la course précédente ; et, enfin , de la chai^ et du froi- 
tement de la machine. Nous allons donc calculer successivement la quantité d'ac- 
tion développée par chacune de ces cinq forces pendant une oscillation du iMlan- 
cier , et nous formerons ensuite l'équation de l'équilibre dynamique de la machine. 

1*. En se reportant au calcul qui a déjà été fait dans le chap. IV, art. II, $ I, 
de Taedon de la détente de la vapeur, on trouvera que la quantité de travail , 
développée par l'arrivée directe et la détente de la vapeur dana le petit cylindre • 
a pour expression 

«(/. + c)(« + p.)(^-^ + Iogji^)-««/. 

9*. Pour avoir la quantité de travail moteur , développée de même dans le grand 
cylindre, pendant une oscillation de la machine, il faut observer que c'est la même 
vapeur qui , après avoir occupé la longueur f -f* c du petit cylindre , avec la pres- 
sion P* , se trouve maintenant répandue en partie au-dessous du petit piston et en 
partie au-dessus du grand , avec une pression correspondante à l'espace qu'elle occupe. 

Si donc , nous considérons le point de l'oscillation de la machine , où le petit 
piston a parcouru une longueur > de sa course, et où la pression de la vapeur dé- 
tendue, au-dessus du grand piston ou au-dessous du petit, est devenue «, il est clair 
qu'on aura , entre les deux pressions « et P* et les espaces respectivement occupés 
par la vapeur, la relation générale (c) , que nous avons écrite originairement (p. 157) 
sous la forme 

M* 

dans laquelle M et M* sont les volumes successifs de la vapeur, et p , p" les pressions 
correspondantes. 

Mais , puisque les courses L et / des deux cylindres sont parcourues dans le même 
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temps , il s'ensuit que , quand le petit piston aura parcouru la longueur i de sa 
course, le grand piston aura parcouru dans la sienne la longueur 



^• 



Par conséquent , l'espace occupé par la vapeur dilatée , tant au-dessus du grand piston 
qu'au-dessous du petit , sera 



Nous récrirons , pour un instant , sous la forme 

03L + Q, 

en représentant par O le coefficient de > , et par Q la quantité constante. 

Cette expression donne donc la valeur du volume actuellement occupé par la va- 
peur , sous la pression «. D*un autre côté , sous la pression P*, la même vapeur 
occupait le volume a{P'^c). On aura donc, d'après la relation générale indiquée, il 
y a un instant , 

a(t + c) . 
OA + Q ^^^^ ^ ^' 

Par conséquent , en procédant comme auparavant , c'est-à-dire , en multipliant les 

AL 
deux membres de cette équation par -r-djt , puis , prenant Fintégrale entre les limites 

—1 = et -p> = L, ou > = et a = /, on aura la valeur du travail total 

produit par la détente de la vapeur sur le grand piston , depuis l'origine de la 
course jusqu'à la fin , savoir : 

a(r + c)(« + P')§log-5i±9_„AL. 

3". Pour avoir l'expression de la quantité d'action développée par la résistance 
de la vapeur , située sous le petit piston , on remarquera que cette vapeur étant à la 
pression u , comme celle qui agit dans le grand cylindre , il suffira de multiplier la 
valeur de » obtenue plus haut par adx , et d'intégrer entre les limites a s= et a = /. 
Le résultat sera évidemment la quantité d'action développée par la résistance de la 
vapeur contre le mouvement du petit piston , depuis l'origine de sa course jusqu'à la 
fin. Il est aisé de voir que le résultat sera le même que celui qu'on vient d'obtenir à 

l'exception que a y remplacera -y. Ce sera donc 

«(^ + c)(n + P')A|og2f±2_„a/. 
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4**. Si l'on exprime par p la pression subsistant dans le cylindre qui communique 
avec le condenseur, comme ce cylindre est ici le grand cylindre, la quantité d'action 
résistante , développée par celte force , pendant une course , sera 

pAL. 

5"". Enfin , si l'on représente par R la résistance mise en mouvement par la ma- 
chine , mesurée , non par unité de surface , mais en grandeur absolue , et par h la 
distance dont cette résistance avance par coup de piston de la machine , la quan- 
iité dnclion produite par cette force , durant une course , sera évidemmeni 

RA. 

D'autre part , si l'on suppose le frottement de la machine représenté par deux forces, 
Tune /*, s'exerçant sur chaque unité de la surface du petit piston , et l'autre F, s'exer- 
oant sur chaque unité de la surface du grand piston, le travail produit par l'en- 
semble de ces deux forces durant une course sera 

/W + FAL. 

Et enfin, si l'on appelle ^ le surplus que subit le frottement de la machine, par 
chaque unité de la résistance R^ et mesuré k la même vitesse que cette résistance, 
la quantité d'action produite par cette dernière force durant une course sera 

iRh. 

Ainsi , la quantité d'action totale produite par l'ensemble de ces trois résistances, 
pendant une oscillation de la machine, sera 

(l+*)RA + /oZ + FAL. 

Nous avons donc tous les élémens du travail développé par la puissance et par 
la n'sistunce. Par conséquent, en formant l'équation de leur équilibre dynamique, 
et faisant passer dans le premier membre le terme qui exprime la quantité d'action 
développée par la troisième des forces évaluées , c'est-à-dire par la réaction de la 
vapeur contre le petit piston , nous aurons 

."• + e)(. + P')[7^ + >«.i^+i!^..o,2i±^]-»AL 

= (l+^)RA + /a/ + FAL+pAL. 

Enfin, en remplaçant les quantités et Q par leur valeur, nous obtiendrons 
définitivement 

= (1 + *) R/i + /a/-j- FAL +pAL. (A) 

Celle é(|uation est donc la première des deux relations générales que nous von- 
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b dépense de Tipeur , par uniié de temps, mejii êe au ncMBent de 
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^=-J-.(f+e). (B) 

Par eonséqnent, en éliminant F entre ces deux éqnalions, et btsaot, pour sùn- 
pGfier les formules, 
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^ I S me 



^ ^ » + ^(t + ')BA+/a + FAL+,AL] 

Cette Titesse sera cdk du petit piston ; et, de cette vitesse se condnra ceOe du 

grand piston, qui sera — o, et cdle du point d*applieation de b résistanoe R , 

h 
qui sera éridemment — o, ou 

V= * ^ ■* 



L A 



+ s;n*+*î^+'"+''^^+''^i ' 



puisque h résistance R parcourt b distance A, et le grand piston b distance L, 
tandis que le piston du petit cylindre parcourt sa course /. 
On doit observer que cette valeur de V , d*où se déduisent ensuite toutes les autres 
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ormales , est entièrement semblable è celle que nous awns éfatenaeim génènB y^daès 
le cbap. IV, à cela près seulement de la quantité •=- Jl:* au lieu de X:, et du terme' 

^[(1 +*) RA + /ii/ + FAL+pAL], 

qui remplace maintenant le terme semblable 

(l+i)r + p+f. 

Il sera donc facile de conclure les formules des divers effets de la machine , des 
formules générales données dans le chap. IV. On remarquera, du reste, que si, 
dans les deux dernières expressions que l'on vient d'obtenir pour les valeurs de k^ 
et V , on fesait A — a, L = /==A etC = c, ees valeurs se réduiraient exactement 
à celles du chap. IV; ce qui doit effectivement arriver, puisque la supposition de A=a 
et L es / revient i réduire les deux cylindres à un seul. 

En fesant donc les calculs comme précédemment , on obtiendra les formules saK 
vantes : 

CAS d'une charge ou d*une vitesse quelconques, avec une détente donnée. 

V = A . i. . *»*' 



L A 



« + ^[(*+*)BA+/â/ + FAL+pAL]' 



_ mk'S AL fal + FAL + pAL 

(i4.*)v ''[i+i)h —jrfTfh — ' 

E. u. = RV. 

CAS DU MAXUUJM D*BFFET DiaE , AVEC UNE DÉTEXTE DONNÉE. 

yi __ ^ l S m 
E. n. mtx. « vy\ 

CAS DO MAXIMDII ABSOLU d'eFFET UTILE. 
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Cetle dernière formule fera connaître, comme nous l'avons développé mlléarg, b 
détente qui produit le maximum absolu d'effet utile; et , en introduisant ensuite la* va- 
leur ainsi trouvée , dans les formules qui donnent leffet maximum pour une dé- 
tente donnée , on aura l'effet maximum que peut produire cette détente , et , par 
conséquent , l'effet maximum absolu de la machine. 

Si là machine est sans détente dans le petit cylindre , il est clair que l'onr aura 
P = l' par conséquent , le troisième cas ne pourra exister , puisque la détente sera 
foojoiirs invariable, et le maximum d'effet utile de la machine sera donné par les for- 
mules du second cas , en y fesant /^ = /. 



ARTICLE. Iir. 

FORMULES PRATIQUES POUR LE CALCUL DES MACHmES DE WOOLF. 

Les formules que nous avons obtenues plus haut n'offrent aucune difficulté d«DB 
Ifiur application. Pour les résoudre numériquement , on pourra se servir de h* Tabifr 
donnée dans Part. I^. du chap. IV^ qui fera d'abord connaître , sans calcul , la valeur 
de la quantité 

Ensuite^ ayant calculé l'expression 

A(L+C)+ac 

on en prendra directement le logarithme hyperbolique , dans des Tables de ce systè- 
me; ou , si l'on n'a point de ces Tables, on en prendra le logarithme ordinaire, dans 
les Tables de logarithmes communs , et l'on multipliera ce logarithme ordinaire par 

le nombre 

2.502S85. 

Le résultat sera le logarithme hyperbolique cherché. On opérerait d'une manière 
semblable pour la quantité 

dans le cas où Ton n'aurait pas sous les yeux la Table du chap. IH. On aura donc 
aisément la valeur de l'expression que nous avons représentée par A:* , et ainsi, la solution 
des formules n'offrira plus aucune difflculté; car toutes les quantités qui y figurent 
y sont engagées au premier degré seulement. 

Pour transformer les équations que l'on vient d'obtenir en formules numériques 
exactes , il faudrait connaître la valeur précise des constantes , et , pour cela , des expé- 
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riences spéciales sont nécessaires. Cependant , pour montrer la marche du calcul et 
faire voir que les formules précédentes, quoique compliquées en apparence, se ré- 
duiront néanmoins , dans la pratique , à des formes très-simples , nous calculerons ces 
formules numériques , en nous contentant de la valeur approximative des constantes, 
que Ton peut déduire de l'analogie de ces machines avec celles déjà traitées. 

Dans les machines de Watt, qui n*ont qu*un seul cylindre, le frottement de la 
machine, sans être chargée, se monte à 0.7 S Ib par pouce carré de la surface du 
piston , pour un cylindre de moyennes dimensions ; et , pour des machines de dimen- 
sions différentes , ce frottement varie en raison inverse du diamètre du cylindre. Cesl 
pourquoi nous avons eu, chap. VU, art. II, § I, 

- 300 

comme on Ta expliqué alors. Dans une machine de Woolf, il y a deux cylindres au 
lieu d'un , et l'on doit observer que chacun d'eux entraine à-peu-près les mêmes 
pièces , et produit à-peu-près le même frottement que s'il était seul dans la machine. 
Le mode le plus sûr d'évaluer le frottement de ces machines est donc d'attribuer i 
ehacun des deux pistons le frottement qui conviendrait à ses dimensions dans une 
machine de Watt. Ainsi , l'on aura 

300 |î._300 

en représentant par d et D les diamètres respectifs des deux cylindres exprimés en 
pieds , et par /* et F les frottemens de la machine exprimés en livres par pied carré 
de la surface des pistons. 

En outre , nous évaluerons au même taux que dans toutes les autres machines , 
le frottement additionnel par unité de la charge , c'est-à-dire que nous ferons 

^==0.14. 

La pression de condensation dans le cylindre en communication avec le condenseur 
sera de même , dans les bonnes machines , 

p = 4X 144 Ibs. 
La liberté du cylindre sera 0.05 de la course, ce qui donne 

c = 0.05 /et C = 0.05L. 

Et enfin , la machine étant a condensation , on devra prendre 

m = 4,100,000, 
n = 250. 
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En admettant donc ces évaluations approximatives , et , se rappellant que la valeur 
de ^ est 

on obtient les formules suivantes. 

Formules praHques pour les machines de Woolf ( mesures anglaises). 

CAS GÉNÉRAL, 

„ h s fi00,000r 

V = x*"Â* 4 ' — • 

2tJ0 + -7r [(* + *) RA + /W+ FAL+pAL] 

Vitesse de la «barge , en pieds , par 
minute. 

R = ^,100,000--^ - ^^ijp;^ ( 280 AL t /W + FAL t pAL). 

Cbarge utile de la machine , en 
livres. 

Vaporisation effective , en pieds eu- 



iponsauon 
bes d'eau, 



par minute. 



£. u. = RV Effet utile , en livres , élevées h I 

pied , par minute. 

E n eh = ^^ Effet Utile , en chevaux. 

33000 

E. Q. 1 Ui. 00. = ^ Effet utile de i Ib. de combustible, 

* ' ' ' N ' en livres élevées à 1 pied. 

£. u. i p. c. = ^^. Effet utile de 1 pied cube d*eau , en 

S livres élevées à 1 pied. 

Q. co. pr. 1 ch. = ^^^^^ Quantité de combustible , en livres , 

RV qui produit la force d'un cheval. 

Q. e. pr. I ch. = ^^^^ Quantité d'eau , en pieds cubes, qui 

RV * produit la force d'un cheval. 

K.o.ch.pr.ijb;co.= .-^ Effetutile, en chevaux, produit par 

^ ' 33000 N livre de combustible. 

E.u.ch.pr.lp.e. =.— 5^^ Effetutile, en chevaux, produit par 

33000 S pied cube d'eau vaporisée. 

CAS DU MAXIMUM d'eFFET UTILE , AVEC UNE DÉTENTE DONNÉE. 

, h i S ^J00.000 Vitesse de la charge , en pieds , par 
i rtc a 2504-P minute. 
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Charge utile de la machine , en livr. 

S = L,— ti-.^-î^l— (2«)+P). . . Vaporisation effective , en piob 
A / ^,100,000 cubes d*eaut,.pa]Mmnnte» 

E. a. nm» =s a*V' Effet utile, en livies^ékiias k 1 pied, 

par minute. 

CAS DU MAXIMUM ABSOLU D^EFFET UTILB. 

i-z3 — • . . Détente îui produit le maTimam 

é a; ^90 1 P absolu d*effet utUe. 

La détente du maximum absolu d'effet utile étant déterminée par cette dernière 
formule , en l'introduisant dans les formules du cas de maximum d'effet pour une 
détente donnée , on aura le maximum d*effet utile que peut produire cette détente , 
et , par conséquent, le maximum absolu d'effet utile de la maclUne. Si la vapeur est 
admise dans le petit cylindre , pendant toute la course du piston , le troisième cas 
n'exiilera pas , et le maximum d'effet utile de la machine sera donné par les formules 
du second cas , en y fesant simplement t* :=l. 

Enfin, si le calcul se fait en mesures françaises , la valeur des constantes devient ; 

Frottement du petit piston , en kilo|[rammes par mètre carré de la surface de ce piston , 

450 
dont le diamètre , mesuré en mètres , est exprimé par d, f'^^-rr* 

Frottenaent du grand piston , en kilogrammes par mètre carré de la surface de ce piston , 

4K0 
dont le diamètre , mesuré en mètres , est exprimé par D*, F =-=^. 

Frottement additionnel de la machine par unité de la résistance , ^sb0.14. 

4 • 

Pression de condensation dans le cylindre ,0.2811 kilogramme par centimètre carré; 
ou p=sc281i kilogrammes par mètre carré. 

Liberté du cylindre , ^ de la course ; ou c s= 0.05 / , et C s 0.05 L. 

m acs 20,000,000 , 
n = 1200. 

Enfin , en se rappelant qu'on a pour la valeur de h , 
les formules numériques deviennent : 
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Formules pratiques pour les machines de Woolf ( mesures françaises ). 

CAS GÉNÉRAL. 

Y_. J^_S^ 20,000,000 r 

^ ^ ^20Ot ^n(it*)RAt/-a^tFALtpAL] 

Vitesse de la charge, en mètres, 
par minute. 

R = 20,000,000 ^^ly^ -_i_ (laoOAL t/a/ 1 FAL tpAL). 

Charge utile de la machine , en 
kilogrammes. 

L AV r RA I 1 

Vaporisation effective, en mètres 
cubes d*eau , par minute. 

E. n. = RV Effet utile , en kilogrammes élevés 

à 1 mètre , par minute. 

RV 
E. Q. cfa. = j— Effet utile , en chevaux. 

RV 
E. n. 1 k. co. = — Effet utile de i kilogramme de com- 
bustible, en kil. élevés à i mètre. 

RV 
E.ii«lm. e. = — Effet utile de i mètre cube d'eau, en 

kilogrammes élevés à i mètre. 

4300 N 
Q. co. pr. 1 ch. = — — Quantité de combustible, en kilog., 

qui produit la force d'un cheval. 

Q. e. pr. i ch. = — — Quantité d'eau , en mètres cubes , 

qui produit la force d'un cheval. 

RV 
£.a.ch.pr.lk.co. = -jggg^ Effet utile, en chevaux, produit par 

kilogramme de combustible. 

RV 
Ca.ch.pr.lm.e. = -j^g-g Effet utile, en chevaux , produit 

par mètre cube d'eau vaporisée. 

CAS DU MAXIMUM d'ePFET UTILE , AVEC UNE DÉTENTE DONNÉE. 



h^ l S^ 20,000,000 

l >t c* a ' i200 + P • • • 



V = -:-"r-^ .!^- ' - ■ Vitesse de la charge , en mètres, par 



mmute. 

Charge de la machine , en kilog»~. 

S = -T r^Sn7î5wra<*200t F) . Vaporisation effective, en mètres 

h i 20,000,000 cubes d'eau, par minute. 

E. a. max. = RT' Effet utile , en kilogrammes élevés & 

1 mètre , par minute. 
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CAS DU MAXIMUM ABSOLU d'eFFET UTILE, 
r AL iaOO+~{/W + FAL + pAL) . 

•L — ^ . • Détente qui produit le maTimi^in^ 

l al 1200 -h P absolu d*effet utUe. 

Nous nous bornons , pour ce dernier cas , à cette seule formule , parce que nous 
avons expliqué comment on en déduira d'abord la détente du maximum absolu d'eflTet 
utile , et , par suite , les effets maxima correspondans à cette détente ^ qui sont les 
effets cherchés. 
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CHAPITRE X. 



MACHINES D'EVANS, 

. OU 

MACHINES A DOUBLE ACTION, A HAUTE PRESSION, A DÉTENTE ET SANS CONDENSATION. 



ARTICLE I. 



DESCRIPTION DE LA MACHINE. 



Les machines d'Evans sont des machines à double action , à luiute pression et à 
détente sans condensation. La vapeur est formée dans la chaudière sous une pression 
4ibsoIue, qui varie, selon les machines, entre 50 et 120 livres par pouce carré, ou de 
3 à 8 atmosphères, et elle est admise dans le cylindre pendant une portion de la 
iM>urse , qui varie en général de moitié au tiers de la course totale du piston. En- 
suite, la communication de la chaudière au cylindre est interceptée, et le piston con- 
tinue son mouvement au moyen de la détente de la vapeur ; après quoi , cette vapeur 
s'échappe dans l'atmosphère sans avoir été condensée. 

La pL XVIII représente une machine de ce système. La chaudière est de la forme 
cylindrique à foyer intérieur^ décrite dans le chap. III , § I. Elle est placée dans 
une chambre voisine de celle qui contient la machine elle-même , et séparée seule- 
ment par un mur. 

La machine consiste en un cylindre à vapeur parcouru par un piston , qui met 
en jeu une manivelle fixée sur Tarbre d'un volant , et produit le travail industriel de 
la machine. Ainsi que nous l'expliquerons dans un instant avec plus de détail, le 
cylindre porte, d'un côté, deux ouvertures pour l'admission de la vapeur, l'une pour 
le dessus, l'autre pour le dessous du piston, et du côté opposé , deux autres passages 
pour la sortie de la vapeur, soit du dessus , soit du dessous du piston. Chacun des deux 
premiers passages est intercepté par deux tiroirs. Le premier de ces tiroirs ouvre le 
passage au commencement de la course , pour laisser pénétrer la vapeur dans le cy- 
lindre ; le second ferme le même passage après que le piston a parcouru seulement 

3S 
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moitié de la longueur du cylindre , et le reste de la course s'effectue par la détente de 
la vapeur. Chacun des deux passages de sortie est intercepté par un tiroir seulement, 
qui 8*ouvre en temps convenable pour laisser sortir la vapeur , qui a terminé son 
action dans la machine. Ensuite, cette vapeur est conduite, par le tube d*éductlon , 
danâ rintérieur d'un tube de gros diamètre contenant Feau qui doit servir à lalimen* 
tation de la chaudière , et après avoir eommuniqué à cette eau la plus grande partie 
du calorique qu'elle contenait encore , la vapeur s'échappe dans la cheminée du foyer 
de la machine. 

Sur la figure , le tube Y est celui par lequel la vapeur arrive de la chaudière pour 
se rendre au cylindre de la machine. Celui-ci est contenu dans une chemise ou enve- 
loppe que l'on voit en N , et l'intervalle entre cette enveloppe et le cylindre , est 
rempli d'air« La vapeur traverse d'abord la soupape à gorge v , dont l'ouverture 
est réglée par le gouverneur à force centrifuge , comme on le dira dans un instant. 
Ensuite elle pénètre dans la colonne d'admission A, qui est creuse et contient à 
chacune de ses extrémités une boite à tiroirs A* , A" , dont la première communique 
avec le haut du cylindre pour admettre la vapeur au-dessus du piston , et la seconde 
avec le bas du cylindre, pour admettre la vapeur dans la direction contraire. Ces boites 
à vapeur sont disposées comme celleê que nous avons décrites chap. III , § III , et 
qui sont représentées dans la fig. 53 , pL VIII ; c'est-à-dire qu'elles présentent un 
passage qui peut être ouvert ou fermé par le moyen d'un tiroir plat ou d'une plaque 
métallique qui glisse dans une rainure, comme une vanne de moulin. Cette plaque 
est pressée par l'action même de la vapeur contre la face de la rainure opposée i 
l'arrivée de la vapeur, et pour que son contact en ce point s'oppose avec efficacité an 
passage de la vapeur , sans cependant causer nn frottement considérable , on forme 
la face de contact d'une plaque d'acier poli , contre laquelle s'exécute le mouvement. 
Les deux tiroirs , supérieur et inférieur , pour l'admission de la vapeur , sont mon- 
tés sur un même chariot a^ a^ qui est vu de cAté dans la /Egr. 86 , et de face dans 
la fig. 85. Quand ce chariot est levé , comme il est représenté ici , il soulève les 
deux tiroirs , et , par conséquent , ouvre le passage d'en bas et ferme celui d*en haut , 
comme on le reconnaît sur la fig. 53 déjà citée. Ainsi , la vapeur pénètre alors sous 
le piston. Lorsqu'au contraire ce chariot est baissé, il ouvre le passage d'en haut et 
ferme celui d'en bas , ce qui admet la vapeur en sens contraire. 

En outre, dans les mêmes boites, il y a deux autres tiroirs semblables aux pre^ 
miers , et qui sont destinés à intercepter la communication avec la chaudière, quand 
on veut faire commencer la détente de la vapeur. Ces deux tiroirs de détente sont 
montés sur un même chariot d, d, et se meuvent de même dans deux rainures ver- 
ticales situées entre celles des tiroirs d'admission et la soupape à gorge. Us sont éga- 
lement disposés de manière que, quand le chariot d, d, se lève, il ouvre le passage 
d en bas et ferme celui d'en haut , et que , lorsqu'il se baisse , il produit un effet eon- 
traire. Dans la figure, les deux tiroirs de détente sont à moitié de leur course» de 
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sorte que le tiroir d'en bas commence à se fermer et celui d'en haut à s'ouvrir. Dés 
ce moment la vapeur est donc interceptée dans le port d'en bas du cylindre , quoi- 
que le tiroir d'admission en ce point continue néanmoins d'être ouvert^ et quant 
au port d'en haut, il est effectivement découvert par le tiroir de détente; mais, 
comme il reste intercepté par le tiroir d'admission, il s'ensuit qu'il est également 
fermé. Ainsi, dès que les tiroirs de détente ont pris la position indiquée sur la 
figure par le chariot d, d, la vapeur admise jusque-là en dessous du piston se trouve 
interceptée , et le piston ne continue plus sa course qu'en vertu de la détente. Dans 
la course descendante du piston , un effet semblable se produit ; c'est-à-dire que le 
tiroir d'admission découvre alors le port supérieur du cylindre, pendant toute la 
course , mais qu'à moitié de cette course , le tiroir de détente , en se relevant , vient 
intercepter le passage, et que la vapeur commence à se détendre dans le cylindre 
jusqu'à ce que le piston ait complété sa course entière. 

Après que la vapeur a terminé son action dans le cylindre , soit au-dessus , soit 
au-dessous du piston , un passage s'ouvre pour la laisser s'échapper dans le tuyau 
d'éduction^ et de là dans la oheminée. A cet effet, du côté du cylindre opposé à 
l'arrivée de la vapeur , est une autre colonne creuse £. Cette colonne forme le eom- 
raenoement du tube d'éduction. A chacune de ces extrémités supérieure et inférieure, 
elle est jointe au cylindre par une boite à tiroirs E* , E" , qui contient un tiroir plat 
semblable à ceux déjà décrits. Ces deux tiroirs d'éduction sont encore montés sur 
un même chariot e, e, et ils sont disposés de telle sorte que , quand le diariot se 
lève, il ouvre le tiroir d'en bas et ferme celui d'en haut, et qu'en se baissant il 
produit les effets contraires. On voit d'après cela que^ dans la position représentée sur 
la figure , le port d'éduction d'en haut se trouve ouvert , et le port d'éduction d'en 
bas fermé. La vapeur continue donc alors de sortir de dessus le piston , tandis que 
la vapeur admise en dessous jusque-là commence à agir par sa détente. La vapeur, 
en sortant de la colonne d'éduction, s'écoule par un tube qui se recourbe sous la 
plate-forme de support du cylindre , et suit l'angle M , pour aller gagner le tube 
d'écbauffement de l'eau d'alimentation , comme on l'a dit plus haut. Ainsi l'on voit, 
d'abord , comment la vapeur est admise sur le piston dans chaque course , comment 
elle est ensuite interceptée avant la fin de cette course pour faire produire la dé- 
tente, et comment enfin elle se dégage de la machine quand son action est terminée. 

Le mouvement des chariots a, d, e, qui portent les tiroirs, est exécuté par trois 
excentriques vus partiellement dans la fig. 86 , mais cachés dans la fig. 85 par le 
pilastre M, et dont les tiges sont représentées en a*, d* , e^ A cet effet, trois axes 
horizontaux aV, d", e" sont fixés sur la plaque de la machine par des coussinets 
de support. Ces axes portent chacun trois leviers horizontaux , dont deux servent à 
soulever les chariots respectifs , et dont le troisième est mis en mouvement par la 
tige de l'excentrique correspondant. Par exemple, pour les tiroirs d'éduction, les 
deux leviers qui soulèvent le chariot se projettent en e"' , c'" sur la fig. 85 , et 
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en e" e"' sur la fig. 86. Le levier qui reçoit le mouvement de Texcentrique se trouve 
caché dans la fig, 86, mais il se projette en c sur la pg. 85, où l'on voit rextrémité 
de la tige d'excentrique e*, qui traverse la plaque de support du cylindre dans une 
rainure pratiquée pour lui donner passage. On conçoit que, quand la tigee* se sou- 
lève par l'action de son excentrique , elle soulève l'extrémité du levier horizontal « , 
fait tourner légèrement l'axe e" , et , par conséquent , soulève le chariot e , e' par Hn* 
termédiaire des tringles verticales e*"e. Il en est de même pour les deux autres cha- 
riots. Les leviers du chariot, pour le tiroir d'admission, se projettent en a" a*** sur 
la fig. 86, et sont cachés derrière les points c'", e'" dans l'autre figure; le levier de 
son excentrique est caché derrière le levier a" a"* dans la fig. 86 , et derrière le point «, 
dans \fxfig. 85. Enfin, les leviers du chariot, pour le tiroir de détente, se pro- 
jettent en d** d**' dans les deux figures. Les trois excentriques étant donc placés 
convenablement sur l'arbre du volant , on conçoit facilement qu'ils exécuteront sue- 
cessivcment les trois mouvemens suivans , savoir : au commencement de chaque 
course , ils lèveront ou baisseront le chariot des tiroirs d'admission, et, dans le même 
instant , donneront un mouvement contraire à celui des tiroirs d'éduction ; ensuite , 
après environ moitié de la course parcourue, ils baisseront ou lèveront le chariot 
des tiroirs de détente ; et , de cette manière , la distribution de la vapeur se trouvera 
réglée d'une manière convenable dans la machine. 

Pour maintenir la tige du piston dans la direction précise de l'axe du cylindre , 
un châssis CC , porté sur quatre petites colonnes , s'élève au-dessus de ce cylindre. 
Ce châssis présente deux guides verticales Cy c^ qui sont embrassées par des douilles 
c*, c*, fixées à l'extrémité de la traverse /* /*, laquelle est assujettie à l'extrémité de 
la tige du piston. Les douilles c* , c*, sont composées de deux portions renfermant des 
étoupcs imprégnées d'huile, afin que le mouvement soit exactement guidé sans créer 
de frottement. A cette traverse f f sont suspendues les deux bielles F, F, qui, par 
l'intermédiaire de la traverse inférieure p P et de la bielle principale F* , mettent en 
mouvement la manivelle du volant. Celle-ci se voit en H sur les deux figures. La tige 
du piston , h son entrée dans le cylindre, traverse une boite à étoupes pour empêcher 
l'échappement de la vapeur , et il en est de même de la tige des tiroirs d'admission , de 
détente et d'éduction. 

Le mouvement de la machine est réglé par un gouverneur à force centrifuge , re- 
présenté en K {fig. 85). Il est mis en mouvement par deux roues d'angle : l'une mon- 
tée sur l'arbre du volant , et l'autre , sur l'axe du gouverneur. Quand la machine 
prend un mouvement trop rapide , ce mouvement , en se communiquant à l'axe du 
gouverneur^ écarte les boules k , X:. Comme le collier supérieur k^ est fixé sur Taxe, 
et que le collier inférieur k^ est au contraire mobile , l'écartement des boules élève 
le collier ft", et, par l'intermédiaire de deux petites tringles A;^, communique le 
même mouvement à la douille supérieure K*. Celle-ci , en remontant , soulève la 
tringle K^*, et, par une communication de petits leviers attachés au plafond de la 
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chambre , baisse la tringle g et ferme davantage la soupape à gorge. Pour que 
les effets contraires se produisent facilement quand la machine diminue sa vitesse , 
un contre-poids K^^ et un ressort en hélice que Ton voit près du collier inférieur du 
gouverneur, tendent continuellement à tirer les tringles et à rouvrir , par conséquent, 
la soupape à gorge. La poignée de celle-ci est représentée en 9' {fig. 86). Elle porte 
une rainure qui permet d'augmenter l'effet du gouverneur, pour ouvrir ou fermer 
la soupape ; et, en outre, le long de la tringlegr,est unéerouàmain^**, quiréunit 
en ce point deux tiges dont l'ensemble forme la tringle g. Les extrémités de ces 
deux tiges sont taraudées en sens contraire et engagées dans l'écrou , de sorte qu'en 
tournant celui-ci dans un sens, on rapproche les bouts des deux tiges, et, par con- 
séquent , on raccourcit la tringle </, et qu'en tournant l'écrou dans le sens contraire, 
on rallonge au contraire la même tringle. Cette disposition permet de régler la sou- 
pape à gorge sur le gouverneur, comme nous l'avons dit dans le chap. III, § VII. 
L'arbre du volant porte en L une roue dentée engrenant dans une autre roue L' 
d'un diamètre double , et , par conséquent^ d'une vitesse de moitié , qui met en mou- 
vement un second arbre horizontal , au moyen duquel s'exécute le travail définitif 
de la machine. La roue dentée L^ porte elle-même un bouton à rotule fixé hors 
de son centre, et sur lequel est articulée une tige faisant fonction d'excentrique. Cette 
tige sert à mettre en jeu la pompe d'alimentation P de la chaudière. En effet, quand 
le bouton & rotule , qui agit comme une manivelle , passe en avant et en arrière du 
centre de la roue L* , il pousse et tire alternativement la tige dont nous avons parlé. 
D'un autre côté , celle-ci aboutissant à un petit levier fixé sur un axe horizontal p^\ 
fait osciller cet axe , et , par conséquent , soulève les bras p\p\ qui portent le cha- 
riot |},ji de la pompe d'alimentation. Le plongeur P de cette pompe monte donc et 
descend successivement, et, par conséquent, la pompe exécute l'alimentation de la 
chaudière, comme nous l'avons expliqué précédemment, chap. III, § II. Afin qu'oa 
puisse , selon le besoin , entretenir seulement le niveau de l'eau , ou remplir la chau- 
dière rapidement , l'extrémité de la tige à excentrique peut s'embrayer en deux points 
différens du levier de l'axe p^^ Par ce moyen, on peut donner à la pompe d'ali- 
mentation, soit sa course habituelle, qui suffit aux besoins réguliers de la machine, 
soit une course double , qui permet une alimentation beaucoup plus rapide. 



ARTICLE II. 

FORMULES PRATIQUES POCR LE CALCUL DES MACHINES d'eVANS , ET EXEMPLE DE LEUR AP- 
PLICATION. 

D'après ce qu'on vient de voir^ la .vapeur agit par détente , dans les machines 
d'Evans, de la même manière que dans celles de Cornwall ù double action. Ainsi ^ les 
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formules propres à les calculer sont les mêmes que celles qui ont été indiquées dans 
le chap. VIII , et que nous avons extraites des art. II et III du chap. IV. La seule 
différence est que la quantité P représentera , en général , une pression de formation 
de la vapeur beaucoup plus considérable , et que la quantité p , au lieu d'exprimer 
la pression due à la condensation imparfaite de la vapeur, exprimera la pression 
atmosphérique. 

Nous ne donnerons donc pas ces formules sous leur forme algébrique , puisque 'ce 
ne serait que la répétition pure et simple de celles du chap. IV; mais nous les pré- 
senterons sous leur forme numérique, en fixant, par approximation i la valeur des 
constantes qui y figurent , d'après l'analogie de ces machines avec celles dont nous 
nous sommes occupé jusqu'ici. 

Pour cela, à défaut de données spéciales, nous admettrons, pour le frottement, 
l'évaluation qui a été déduite de l'expérience dans les machines de Watt à double 
action , chap. VU, art. II , c'est-à-dire qu'en représentant par d le diamètre du cylin- 
dre de la machine exprimé en pieds , son frottement en livres par pied carré de la 
surface du piston aura pour expression 

-_ 800 

En «itre , nous admettrons encore , comme précédemment , les déterminations soi- 
ruites! 

Frottement additionnel de la machine , par unité de la résistance qui lui est imposée, f de 

cette résistance , ou ^ ^ss 0.i4. 
Pression atmosphérique par par pied carré , p «s 14.71 X ^^^ "» 2118 Ibs. 
Liberté du cylindre, c «: 0.05 L 

Enfin , les constantes du volume spécifique de la vapeur seront , comme dans 
les machines sans condensation, 

m »= 4,348,000, 
n ^ 6S0. 

En admettant donc ces données , et se rappelant que la valeur de k est 

on aura, pour calculer ces machines, les équations suivantes. 

Formules pratiques pour les machines d'Emns (mesures anglaises). 

CAS GÉNÉRAL. 
AS 4,348,000 -,,. ... . . 
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or = 4iRi8.000 -rrl: 7-^ — 2738+/'). Charge utile du piston, en livres. 

S=,^.^^li^^^:lL Vaporisation effective, en pieds cu- 

k ^,338,000 Yies d*eau , par minute. 

£^ y^ — . 1,^ Effet utile , en livres élevées à i 

pied , par minute. 

E.u.ch.= ^5-. Effet utile , en chevaux. 

B.u.ilb. co. =-^^ Effet utile de i livre de combusti- 

^ ble, en livres élevées à 1 pied. 



arv 



E. u. 1 p. c. = •— • Effet utile de 1 pied cube d'eau , en 

^ livres élevées à 1 pied. 

Q. co. pr. 1 ch. = ^^^^^ Quantité de combustible , en livres , 

^'^ qui produit l'effet d'un cheval. 

e pr 1 ch =— -— Quantité d'eau, en pieds cubes, qui 

, >«• • i* • oro produit l'effet d'un cheval. 

iLn ch M llb 00='**^ Effet utile, en chevaux, produit par 

E.u.ch.F- ill>.co-- 33000 N livre de combustible. ^ 

g.u.cL.pr.lp.c.^ °^ . • . . Effet utile, en chevaux, produit par 

'*^* *^* • 33U00S pied cube d'eau vaporisé. 

CAS DU MAXIMUM d'bFFET UTILE , AVEC UNE DÉTENTE DONNÉE» 

f,*___ ^ . ^ , i,3^,000 ,,,,., Vitesse du piston, en pieds» par 
P-jrc a 620 + ? minute. 

Charge Utile du piston, en livres. 

S = ^-tf . av' ?fJlL Vaporisation effective , en pieds cu- 

/ 4,34o,uuu jj^ d'eau , par minute. 

E. u. max. = orV Effet utile, en livres élevées à i pied, 

par minute. 

CAS DU MAXIMUM ABSOLU d'eFFET UTILE. 

i_=Z_ — L Détente qui produit le maximum 

' ^ + P absolu d'effet utUe. 

Cette dernière relation fait connaître la détente qui produit le maximum absolu 
d'effet utile , et , en l'introduisant dans les formules qui donnent le maximum d'effet 
utile pour une détente donnée , on en tirera toutes les déterminations relatives au 
maximum absolu d'effet utile de la machine. 
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Dans les machines de ce système, où Ton forme la vapeur à la pression de 190 
Ibs. par pouce carré dans la chaudière, on voit, d*aprés la dernière formule, et 
en se reportant d'ailleurs & l'évaluation que nous avons faite du frottement , que 
la détente du maximum absolu d'effet utile sera donnée par la relation 

F 5^0 
T~i7900"""*^^' 

c'est-i-dire que , pour produire les plus grands effets possibles , on devra intercepter 
l'admission de la vapeur environ au cinquième de la course. Dans les machines 
où l'on n'emploie la vapeur qu'à la pression absolue d'environ 55 livres par pouce 
carré, la même formule donne 

' =0.35, 



C'est donc entre 0.35 et 0.30 de la course du piston , selon la pression de la 
vapeur dans la chaudière, qu'il convient d'intercepter la vapeur dans le cylindre , 
ou plutôt qu'il conviendrait d'intercepter la vapeur si les conditions du travail in* 
dustriel à exécuter ne s'y opposaient pas.' Mais , comme on a reconnu , par expérience , 
4]u'il est difGcile d'admettre , dans les machines rotatives , une détente commençant 
Bvant le tiers environ de la course parcourue , parce que sans cela les irrégularités 
du mouvement deviennent trop considérables , il est clair qu'on ne pourra , prati- 
quement, pousser la détente plus loin. Ainsi , la formule précédente indique seulement 
la limite de détente vers laquelle il faut tendre , autant que possible , pour faire pro- 
duire à la machine son plus grand effet; mais c'est par la construction propre de 
chaque machine qu'on se déterminera à cet égard. 

Pour donner un exemple de l'application de ces formules , nous chercherons quels 
sont les effets qu'on peut attendre d'une machine de ce système établie à la dis- 
tribution publique des eaux de la ville de Brighton, en Angleterre. Cette machine 
présente les dimensions et données suivantes: 

Diamètre du cylindre, i6.5 pouces, ou surlace du piston, a = 4.4849 pied carré. 

Course du piston, 3 pieds , ou / ss 3. 

Détente de la vapeur, commençant à 0.517 de la course du piston, ou j ss O.Si7. 

Vaporisation brute, 0.317 pied cube d'eau par minute , ou , en en retranchant les 0.05 
pour l'eau enlevée k l'état liquide , vaporisation effective S = 0.301 • 

Consommation de houille dans le même temps, 2.845 Ii\Tes , ou N = 2.845. 

Si donc , on se propose de déterminer quelle est la charge que cette machine pourra 
mettre en mouvement aux vitesses respectives de 350 et 200 pieds par minute, 
et & la vitesse du maximum d effet utile pour la détente adoptée, on obtiendra 
les résultats suivans. 



■ACTIMS DBTAm. 



981 



Effets de la tnaehine avec la détente 0.S17 , et la vaporisation effective 

S = 0.301. 











Hiximam dVffet utile. 


« 


• • = 250 




200 
4892 

22.88 

0.301 
978,410 


• • • 
■ • • 

. • • 

• • • 

• • • 


i85 


^^ ■ w V ■ V V V 

or 




87ii 


r 


. . = i4.70 


26.71 


lu 

S 


• . 8=r 0.301 


0.301 


mmw •■ ^ • w w w 


. . « 786,000 


1,045,100 


E» u» ch. • • . 


. . = 23.82 




29.65 


• • • 


31.67 


E. u. 1 Ib. co. 


. . = 276,280 




343,910 


• • • 


367,350 


E. u. i p. e. . 


. . = 2,612,800 




3,2?t2,450 


a • . 


3,474,200 


Q. co. pr. i ch. 


. . 1^ 0.120 




0.096 


• • • 


0.090 


Q. e. pr. i ch. . 


, . >= 0.013 




O.OfO 


• • • 


0.009 


E.u.ch.pr.ilb. 


CO.SS: 8.37 




10.42 


• • » 


11.13 


E. u. ch. pr.ip 


. e. =a 79 




99 


• • • 


lOS 



En outre, on trouve que, dans cette machine, la détente qui produirait le maxi* 
mum d*effet utile serait /' = 0.3S/; c^es(rà-dire qu'il faudrait intercepter la vapeur 
de la chaudière, après que le piston aurait parcouru 0.35 de sa course; et les eiïeCs 
maxima qu'on pourrait alors obtenir de la machine seraient les suivans. 

Effets maxima de la machine avec sa détente la plus avantageuse et la vaporisation 

effective S = 0.301 . 



= 0.35 



l 

ac" » 4340 

r" 



144 



'•••••• ■— • Snl.wt/ 



E. U = 1,125,000 

E. u. ch. • . . = S4.09 
E. u. 1 Ib. co. . ==: 395,410 
S. u. 1 p. e. . . = 3,739,600 

On voit par là qu'en se contentant^ dans la machine, d'une détente de 0.517, 
on perd une force d'environ 2 chevaux sur son effet utile, et un effet d'environ 
28,000 livres élevées à 1 pied, sur le produit de chaque livre de combustible; mais 
on y gagne une plus grande régularité dans le mouvement , qui peut être indispen- 
sable pour certains travaux industriels. 

Les effets que nous venons d'obtenir sont ceux que produira la machine , si sa vapo- 
risation est poussée avec une activité suffisante , et cette condition est ordinairement 

remplie quand la machine a sa chaîne complète; mais, s'il arrive qu'on lui im- 
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pose une moindre charge , il est clair que si Ton continuait de faire produire la 
même vaporisation dans la chaudière, le piston prendrait une vitesse plus con- 
sidérable. Ainsi 9 pour se borner à la vitesse ordinaire , le machiniste réduira natu- 
rellement le feu du foyer , et , par conséquent , la vaporisation de la chaudière , 
jusqu'à ce que , malgré la diminution de charge , le nombre des coups de piston par 
minute ne dépasse pas celui que la machine donne ordinairement , et qui est con- 
venable à son travail. 

Supposons donc que , dans un cas semblable , la vaporisation brute ait été réduite 
à 0.243 pied cube par minute, la consommation de combustible variant en con- 
séquence; ou qu'en tenant compte de la perte d'eau enlevée à l'état liquide avec 
la vapeur , on ait les données suivantes : 

Vaporisation effective , S «s 0.231 pied cube d*eaii par minute. 
Consommation de houiDe dans le même temps , 2.325 livres , ou N «s 2.323. 

Alors , les effets de la machine seront comme il suit. 

Effets de la machine avec la détente 0.317 et la vaporUatbm 

S = 0.231. 

Huimum d'effet ntîle. 

V « S50 . . . SOO ... 140.8 

or = 1527 . . . S870 . . . 5711 

S. B= 7.14 . . . 13.48 . . . 26.71 

S — 0.231 . . . 0.231 . . . 0.231 

E. u = 381,750 . . . 574,000 • . . 802,660 

E. u. eh B 11.57 . • • 17.40 • • • 24.32 

E. u. 1 Ib. co. . . . » 164,160 . . . 246,840 • . . 345,170 

Tels seront donc , dans les différens cas supposés , les effets produits par la ma- 
chine , pourvu toutefois qu'elle ne fasse aucune perte de vapeur , c'est-àniire pourvu 
qu'elle soit en bon état. Comme , au moment des observations , cette condition 
n'était pas remplie dans la machine dont nous venons de donner les dimensions , 
et qu'elle laissait au contraire perdre par les tiroirs une quantité considérable de 
vapeur , qu'on reconnaissait en ouvant le robinet de décharge du cylindre pendant 
la clôture des tiroirs , mais qu'on ne pouvait évaluer avec assez de précision pour 
en conclure la vaporisation effective de Ja machine , nous nous contentons de 
rapporter ici les résultats des formules , sans chercher à les comparer à ceux de 
l'expérience. 

Si le calcul se fait en mesures françaises , on aura , pour les constantes , les va- 
leurs suivantes : 

Frottement de la machine sans charge , en kilogrammes par mètre carré de la surface du 
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piston, pour on cylindre dont le diamètre , exprimé en pieds , est représente par d , 

^ — r- 

Frottement additionnel de k machine par unité de la résistance^ \ de cette résistance 9 

ou ^ = 0.14. 
Pression atmosphérique, ;>=: 10335 kilogrammes par mètre carré. 
Liberté du cylindre , ^ de la course, ou c = 0.05/. 

m = 31 ,232,000, 
n «= 3030. 

En admettant donc ces valeurs , et se rappelant la valeur de la quantité k , qui est 

on obtiendra les formules suivantes. 

Formules praHqties pour les machines d'Evans (mesures françaises). 
CAS d'une charge ou d'une vitesse quelconques, avec une détente donnée. 

o = ^> ^««peK^i'^f^. 4.^ ' . • • Vitesse du piston, en mètres, par 
a 13,355 t{l + *)rtr minute. 

ar = 21,232,000 ry^jTT — nTT^^^^^'^f^' ^h"*»® "^^® ^" piston, en kilo- 

(itojf» (iT«) grammes. 

S = J^.J^^-^J^Lll Vaporisation effective , en mètres 

k 2i,2338,uuu ç^j^ j,^y ^ p^ minute. 

E. a. = arv Effet utile , en kilogrammes élevés 

à 1 mètre, par minute. 



E. a. ch. = -^KQÔ"' ^^^ ^^^ > ^^ chevaux. 

E. tt. 1 k. eo. = -jT- Effet utile de 1 kilogramme de com- 
bustible , en kil. élevés à 1 mètre. 

E.a.lm.e. = — r- Effet utile de 1 mitre cube d*eau , en 

kilogrammes élevés à 1 mètre. 

4500N 
Q. co. pr. 1 en. = 



arv 
Q.cpr.lch. =-jj;^ 



Quantité de combustible, en kilog., 

qui produit l'effet d'un cheval. 

Quantité d'eau, en mètres cubes, qui 

produit l'effet d'un cheval. 

4V4W 

£.u.ch.pr.lk.co. = 2gQïn; Effet Utile, en chevaux, produit par 

^^ kilogramme de combustible. 

E.u.ch.pr.lin.c. = -2=55^ Effet utik, en chevaux, produit par 

^^ mètre cube d'eau vaporisé. 
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CAS DU MAinra b'effet OTiLi , AYBC DUC vArnm Doimte. 

,. i 1. .!i:^:22?. Vitesse du piston , en mètres , par 

•-/H-c^ a aoîOtP- minute/ \, 

Qiarge utile du piston, en Iflogr. 
S -- flJLî , a©' -^^^-t^ Vaporisation effective, en mètres 



31,232,0» 



cubes d*eau , par minute. 



E. Q. maz. s orV Effetutile maximum, en kilogramm* 

élevés à f mètre , par miaule. 

CAS DU MAXIMUM ABSOLU D^fiFFET VTÏLE. 

L = ^f^V Détente qui produit k mazfamioi 

' 3020 + F ^Y^i^ j.gjfçj myç 

Si Ton ireot soumettre au ealeul la naaeiime dont nous avons donné pkis haut les 
proportions en mesures anglaises , on aura : 

Diamètre du cylindre, 41.91 centimètres , ou a ss 0.i380 mètre carré. 

Course du piston , 0.914 mètre , ou ( «= 0.914. 

P 
Détente de la vapeur, commençant à 0.517 de la course du piston, ou ---saaO.517. 

Vaporisation brute, 0.008966 mètre cube, par minute, ou vaporisation effective, 

S = 0.008518. 
Consommation de houille dans le même temps , 1 .290 kilogramme , ou N = i .290. 

Avec ces données , les effets de la machine seront les suivans. 

Effets de la madUm avec la détente 0.517 et la vaporisation effecHve 

0.00852 mètre cube. 



or. 



10,000 



S 

E. u 

E. a. ch. 

E. u. I k. co. . • . 
E. u. i m. e. . • . • 
Q. co. pr. i ch.. • • 
Q. e. pr. i eh. • • . 
E. u. ch. pr. 1 k. co. 
E. u. ch. pr. i m. e. 



= 76.2 
= 1436 

= i.041 

= 0.00852 
= i09,130 
= 24 
= 84,606 
= 12,813,000 
= 0.055 
= 0.00035 
=:: i8.80 
«s 2847 



61 
2218 

1.608 

0.00852 

135,210 

30 

104,820 

15,874,000 

0.043 

9.00028 

23.29 

3526 



55.77 
2589 

1.877 

0.00852 

144,410 

32 

111,950 

16,954,400 

0.040 

0.00027 

24.88 

3768 
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CHAPITRE XI. 



MACHINES DE WATT A SIMPLE ACTION, 

MACHINES A SIMPLE ACTION , A BASSE PRESSION , A DtiTENTE ET A CONDENSATION. 



ARTICLE I. 



DESCRIPTION DE LA MACHINE. 



Les machines de Watt à simple action sont des machines à simple adùm , â basse 
pression, à détenu et à conàensaiUm. 

Dans ces machines , Feffort de k vapeur est appliqué uniquement sur la face 
«opérieure du piston , et Faction de la machine pour élever l'eau dans les pompes 
d'épuisement , ou pour produire l'effet utile , ne s'exerce que pendant la course des- 
cendante du piston. C'est ce qui a fait donner à ces machines le nom de machines à 
ample action. La vapeur se forme d'ailleurs dans la chaudière sous une pression d'en* 
ijron 1.1 atmosphère. 

La communication étant d'abord ouverte entre la chaudière et la partie supérieure 
do cylindre , d'une part , et entre la partie inférieure du cylindre et le condenseur , 
d'autre part , la vapeur de la chaudière arrive dans le cylindre et presse avec 
toute sa force au-dessus du piston , tandis qu'au-dessous , la vapeur qui a servi i la 
course antérieure se trouve condensée. Le piston commence donc sa course des- 
œndante. Après qu'il en a parcouru une certaine portion, la communication de la 
chaudière au cylindre est interceptée. Le piston poursuit néanmoins encore son mou- 
vement , et achève sa course , par l'effet de la détente de la vapeur qui a pénétré 
jusqu'alors dans le cylindre. Mais , quand il est parvenu au bas du cylindre , la sou- 
pape d'éduction de la vapeur se ferme , et une soupape , nommée soupape d'équi- 
Uftre , établit , en s'ouvrant , une libre communication entre les deux portions , 
supérieure et inférieure , du cylindre. Alors la vapeur se répand des deux côtés du 
piston , et celui-ci se trouve en équilibre dans la vapeur , c'est-à-dire pressé égale- 
ment sur ses deux faces. 11 y a par conséquent cessation totale dans l'action de la force 
motrice. 
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D*un autre côté , pendant la course qui vient de s^opcrer » un contre-poids , sus- 
pendu à rextrémité opposée du balancier, a été élevé en même temps que la charge. 
Il tend maintenant & redescendre par reflet de son poids , et , par conséquent , à faire 
remonter le piston dans le cylindre. Le piston , d'ailleurs , ne porte plus aucune charge 
qui puisse s'opposer à ce mouvement , puisque l'action de la pompe d'épuisement 
ou de la charge de la machine ne s'exerce que quand le piston tend à descendre, 
et qu'en ce moment il tend , au contraire , & remonter. Il n'y a donc que le frotte- 
ment propre de la machine , augmenté quelquefois du travail peu important de quel- 
que pompe secondaire, qui fasse résistance à l'effort du contre-poids ; mais, comme 
en donne à celui-ci un poids suffisant pour qu'il puisse surmonter cette résistance, 
il s'ensuit que le piston est enlevé et ramené au sommet du cylindre. 

Ainsi les choses se trouvent replacées au même état qu'à l'origine , et l'action de 
la vapeur recommence , pour faire exécuter au piston une nouvelle course descendante. 

La pi. XIX représente une très-belle machine de ce système , de la construction 
la plus perfectionnée , et sortie des ateliers bien connus de MM. Hick de Bolton 
(Lancashire). 

Le cylindre à vapeur est représenté en C ; il est parcouru par un piston à garni- 
ture de chanvre. En avant du cylindre sont deux colonnes B*, B\ qui, sur la/Egr. 87» 
se projettent en une seule, mais qui sont vues séparément dans la fig. 90. Ces co- 
lonnes forment la communication du sommet au bas du cylindre , et l'entablement et 
le soubassement qui les unissent forment les boites à vapeur. Dans la boite supé- 
rieure {fig. 90) sont contenues deux soupapes. La soupape aa est la soupape d'ad- 
mission ; elle reçoit la vapeur de la chaudière par le tube à vapeur S , et la laisse 
pénétrer dans la partie supérieure du cylindre. La soupape 66 est la soupape d'équi- 
libre; elle sert à laisser la vapeur se répandre également sur les deux faces du piston. 
Enfin , la soupape ee , contenue dans le soubassement des colonnes , est la soupape 
d'éduction ; elle sert à laisser sortir la vapeur du cylindre pour se rendre au con- 
denseur , après qu elle a terminé son action dans la machine. Ces trois soupapes 
sont à double disque , c'est-à-dire qu'elles sont formées de deux disques montés sur 
une même tige , et qui tendent à admettre la vapeur , l'un par sa face supérieure , 
l'autre par sa face inférieure , comme on le reconnaît en examinant plus particu- 
lièrement les fig. 87 et 88, où la soupape d'éduction ee est représentée ouverte* 
Lorsque ces soupapes sont fermées , elles reçoivent la pression de la vapeur dans les 
deux sens , et, par conséquent , on peut , suivant les diamètres respectifs des deux dis- 
ques dont elles se composent, faire en sorte qu'elles n'exigent qu'un effort très-faible 
pour les soulever , ce qui est un avantage considérable dans les grandes machines. 

Ainsi que nous venons de le dire , la vapeur arrive de la chaudière par le tube à 
vapeur S. Ce tube est intercepté par une soupape à gorge qui sert à r^ler la quan- 
tité de vapeur qu'on veut laisser pénétrer dans le cylindre en un temps donné. C'est, 
comme nous l'avons expliqué en détail, cliap. III, § VU, un disque s mobile sur 
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son axe, et qui, sdon quH est plus ou moins toarné, peat interoepter» soit totale- 
ment , soit en partie , le passage de la Tapear. Comme les machines à simple action 
n*ont pas de goaverneor à force cratrifuge , attendu qn*elles ne sont pas rotatives , la 
soupape a gorge se r^le à la main , et cette opération s^exécute au moyen de la roue 
s* , laquelle fait mouvoir Taxe vertical «** , terminé par une vis de rappel qui agit sur 
la tige de la soupape. 

La vapeur , une fois admise dans la boite à vapeur , la remplit en entier , mais 
ne peut agir dans la machine que quand la soupape d'admission a est ouverte : alors 
la vapeur pénètre dans la partie supérieure du cylindre par le port 1 (fig, 87 et 90). 
Dans le même instant , d'après la disposition de la machine , la soupape d'éduction 
e est toujours ouverte , de sorte que la vapeur qui occupait le dessous du piston 
s*écouIe vers le condenseur, où elle est réduite à l'état liquide. Le piston, pressé 
en-dessus par la vapeur de la chaudière , et n'éprouvant en-dessous que la pression 
très-faible de la vapeur imparfaitement condensée , commence donc sa course descen- 
dante. Quand il en a parcouru une certaine portion , la soupape d'admission a se 
ferme, mais le piston continue son mouvement par la pression décroissante de la 
vapeur admise jusque4à dans le cylindre , et il parvient ainsi au bas de sa course. 
Pendant cette dernière portion de la course du piston , la soupape d'éduction e con* 
tinue de rester ouverte ; mais , une fois que le piston est parvenu au fond du cylindre, 
cette soupape se ferme à son tour. Alors la soupape d'équilibre 6 se soulève par 
Faction de la machine ; la vapeur qui occupait la partie supérieure du cylindre en 
sort donc par le port i , passe dans les deux colonnes d'équilibre B' , B', et' pénètre 
en-dessous du piston par le port 2 {fig. 87 et 90). Dès ce moment, le piston se 
trouve pressé Clément sur ses deux faces. Par conséquent , le contre-poids sus- 
pendu à l'extrémité opposée du grand balancier , ou la maltresse tige des pompes ZZ, 
qui avait été soulevée par l'action de la vapeur dans la course descendante du piston, 
retombe par son poids , et le piston se trouve ramené au sommet du cylindre. Ainsi, 
tout se trouve replacé comme à l'instant du départ , et il suffit de rouvrir les sou- 
papes d'admission et d'éduction , pour faire fournir à la machine une nouvelle course 
descendante. La soupape à gorge qu'on voit en z (fig. 90) sert à r^ler le passage 
de la vapeur, de la face supérieure à la face inférieure du piston, et, par conséquent, 
à modérer la vitesse de la course remontante du piston à vapeur , sous l'action du 
contre-poids Z. Elle se manœuvre à la main de la même manière que la soupape s , 
dont il a déjà été parlé. 

L'ouverture et la clôture des soupapes s'exécutent par la machine elle-même , 
au moy^ d'un encliquetage , qu'on voit représenté sur une plus grande échelle 
dans les fig. 88 et 89. La seconde de ces figures ne contient que les pièces qui pro- 
duisent l'action de la soupape d'équilibre ; la première contient plus spécialement celles 
qui font mouvoir les soupapes d'admission et d'éduction. Nous les expliquerons avant 
d'aller plus loin. 
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Entre deux montans verticaux M , sont fixés trois axes horizontaux. Celui da be», 
n , gouverne les soupapes d admission et d*éduction ; celui du haut , p , gouverne h 
soupape d'équilibre , et enfin celui du milieu , o , porte les cliquets qui dégageai 
en temps opportun les contre-poids de chacun des axes précédens» comme on va 
le voir dans un instant. L*axe n porte cinq petits leviers et un grande que Ton 
reconnaît aisément sur la fig. 88 , et que nous prendrons successivement. Le pre> 
mier levier, e", communique à la soupape d'éduction par un système de leviers de 
renvoi, dont Teffet est de fermer ou d'ouvrir cette soupape, suivant le mouvemeot 
donné à Taxe. Le second , e** , porte une longue tringle à-peu-près verticale qui soo<- 
tient un contre-poids E" , dont la chute détermine l'ouverture de la soupape d*édiie^ 
tion , comme on le voit représenté sur la figure. Ce contre-poids est retenu par noe 
courroie d'arrêt , afin d'empêcher que la soupape ne s'ouvre au-delà du d^ré néee^ 
faire. Le troisième, €^\ communique à la soupape d'admission, au moyen de la 
tringle e'**», et sert à ouvrir cette soupape en même temps qae celle d'éduction» 
quand le piston doit fournir une course descendante. Le quatrième est une came qui, 
lorsqu'elle est accrochée par le cliquet f , qu'on voit placé au-dessus , retient Taoe « 
et, par conséquent, tient la soupape e fermée, malgré l'efiort du contre-poids E?*, 
qui tend à l'ouvrir. Le grand levier E sert è tourner l'axe en sens contraire du 
contre-poids; et enfin le dernier levier f communique à la soupape d'injection dit 
eondenseur, et nous en parlerons plus loin. D'après cette disposition^ on voit que 
ai l'on appuie sur le grand levier, ou levier à manche E, on fera tourner l'axe m: 
alors la soupape d'éduction se fermera , le contre-poids E^ se relèvera , et la came« 
s'engageant dans le cliquet f , retiendra l'axe et la soupape dans cette position ; nud» 
si ensuite on soulève la tringle verticale i* t*, le cliquet se digéra, et le contre^ 
poids E** en tombant, ouvrira la soupape d'éduction. 

L'axe p gouverne la soupape d'équilibre (fig, 87 , 88 et 89 ). Il porte deux petits 
leviers , un levier à manche et une came. Le levier 6* communique i la soupape 
d'équilibre , et sert à ouvrir ou fermer cette soupape , au moyen des leviers de rea* 
voi qui sont représentés sur la fig. 89 ; le levier 6" supporte un contre*poids B^ » 
qui , en tombant , ouvre la soupape d'équilibre ; le levier à manche B sert à faire 
tourner l'axe en sens contraire du contre-poids ; et enfin la came sert à tenir le con^ 
tre-poids soulevé et la soupape fermée pendant tout le temps qu'elle est retenue 
par le cliquet 6^*. On voit, d'après cette disposition, que si l'on soulève la tringle 
verticale T' T , ce qui fait tourner le petit levier coudé T' o6*" autour de l'axe o , le 
cliquet se trouve dégagé, le contre-poids B*' entraîne l'axe, et la soupape d'équili- 
bre s'ouvre aussitôt. Puis, si l'on relève le levier à manche B , le contre-poids remonte» 
la soupape se ferme, et la came, s'engageant dans le cliquet, retient Taxe et la sou- 
pape dans la même position. Il faut, du reste, remarquer que les deux cliquets 
t* et 6"' sont montés sur le même axe o , mais sont indépendnns l'un de l'autre. 

D'après l'arrangement de rcncliquetnge qu'on vient de décrire , on doit observer 
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que les soupapes sont toujours fermées par Taction des leviers à manche A , E , B, 
et qu'elles sont toujours ouvertes au contraire par la levée des cliquets , ou des trin- 
gles t et f\ Pour faire comprendre l'opération complète de la machine , il sufQt 
donc d'expliquer maintenant comment les leviers à manche sont levés ou baissés , à 
la fin de chaque course du piston , par des taquets fixés à Tune des tiges mouvantes 
de la machine, et comment les cliquets sont dégagés ensuite par Faction d'une 
cataracte semblable à celles que nous avons déjà décrites. 

Supposons le piston à vapeur au sommet du cylindre , comme il y est toujours 
ramené pendant les interruptions du travail par la prépondérance du contre-poids 
ou de la maîtresse tige des pompes. Si le machiniste veut mettre la machine en mou* 
Tement , il ouvre à la fois la soupape d'admission a et la soupape d'éduction e {fig. 
87 et 88 ) : alors le piston , pressé par la vapeur de la chaudière , commence à 
descendre dans le cylindre; et, par conséquent, la tige T de la pompe d'eau chaude, 
qui est suspendue au grand balancier de la machine , descend en même temps. Quand 
le piston a parcouru environ moitié de sa course , le taquet « , fixé sur la tige T , 
rencontre le levier à manche A de la soupape d'admission. Ce levier ne forme , avec 
la petite branche mtû , qu'une seule pièce , ou levier coudé A ma^ , mobile autour du 
petit axe m. Ainsi, la descente du taquet «, en pressant sur la branche A, fait tour- 
ner ce levier autour de m ; dans cette action , l'encoche a' abandonne le boulon d'em- 
brayage a" de la soupape d'admission , et , par conséquent , cette soupape , sollicitée 
par son poids et par l'excès de pression de la vapeur sur son disque supérieur, 
retombe sur son siège et ferme le passage. Pour que sa chute ne soit pas trop violente, 
un disque inférieur A** est suspendu au bas d'une longue tringle verticale attachée 
au levier a** de la soupape , et ce disque se meut dans un tube rempli d'eau , de 
sorte que la résistance de l'eau s'oppose à ce que la soupape puisse prendre des 
mouvemens trop brusques. On remarquera qu'après que le levier Ama* a été baissé 
par le taquet «, celui-ci continue son mouvement sans aucun autre efiet, parce que 
la forme coudée de la branche A permet au taquet de passer sans lui faire obstacle. 
A compter du moment que la soupape d'admission est fermée, le piston ne conti- 
nue plus son mouvement que par la détente de la vapeur admise jusque-là dans le 
cylindre; ainsi, en réglant par tâtonnement, au moyen de la soupape à gorge s 
{fig. 90), la quantité de vapeur qui arrive de la chaudière à la machine, on peut 
€11 admettre assez pour que le piston soit conduit, par la détente de cette vapeur, 
juste au point où doit se terminer sa course, sans s'arrêter auparavant. 

Pendant toute l'admission et la détente de la vapeur, la soupape d'éduction econ- 

linue de rester ouverte, pour laisser sortir la vapeur inutile de dessous le piston. 

Mais, un moment avant que le piston n'atteigne le fond du cylindre, le taquet c, 

fixé à la tige T, rencontre le levier à manche E, et le fait baisser. Dans cette 

action, il tourne l'axe n, ferme la soupape d'éduction, relève son contre-poids E", 

accroche son cliquet t* ; et enfin , en relevant la tringle e"'fii , ramène l'encoche a' 

S7 
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eu face du boulon d'embrayage a". Il résulte de cette dernière ciroonslanee que, 
flilôt que la tige T s'est relevée sufGsamment , ce qui a lieu pendant la course remoo- 
tante du piston , le levier coudé Ama* , abandonné par le taquet « , et entraîné pu* 
6on contre-poids tn? , retombe sur le boulon a" ; celui-ci entre dans l'encoche a* , H 
ainsi la tringle e"'a" se trouve de nouveau embrayée sur la soupape d'admission. 

On vient de voir qu'au moment où le piston à vapeur arrive à la fin de sa courae 
descendante, l'action de la vapeur se trouve épuisée, et le piston s'arrête. Mais bien* 
tôt la cataracte , dont nous expliquerons l'action un peu plus loin , soulève la tringle 
fW^ {fig. 87 88 et 89). Alors l'axe />, entraîné par son contre-poids B"» tourne 
9ur lui-même, la soupape d'équilibre s'ouvre, et la vapeur passe librement du dessus 
au-dessous du piston. Par conséquent le piston , entraîné par la prépondérance de h 
maltresse tige des pompes , remonte dans le cylindre , et la tige T remonte en même 
temps. Lorsque le piston est prés d'arriver au sommet de sa course , le taquet c » 
fixé ft la tige T , rencontre le levier B , qui avait été baissé par Fouverture de h 
soupape d'équilibre ; il ie relève , et , dans cette action , il ferme la soupape d'éqai- 
libre , relève son contre-poids ei accroche le diquet 6*** , qui retient Taxe dans cette 
position. Puis, quand le piston est près de toucher le sommet du cylindre, la tra- 
verse Ir, fixée & l'extrémité d«i balancier K de la machine, rencontre les deux pou- 
trelles élastiques , ou gardes l^l{fy. 87), qui empêchent le balancier de continuer 
•on mouvement. Le piston s'arrête donc de nouveau , et la machine reste en repw 
jusqu'ft ce que les soupapes d'admission et d'éduction soient ouvertes par la cataracte. 
La soupape à gorge z {fig. 90) sert à régler le passage de la vapeur d'une face à 
Tautre du piston, et, par conséquent, & empêcher que le piston ne remonte dans 
le cylindre avec trop de vitesse , ce qui produirait à la fin de la course un choc trop 
violent de la traverse k contre les gardes. 

Le piston , étant ainsi ramené au sommet du cylindre , y reste en repos , puisque 
toutes les soupapes 6ont aIor8_]^fermées. Cependant , après un certain intervalle de 
temps , la cataracte soulève la tringle fP; par conséquent, le diquet t^ se trouve dé» 
croche , le contre-poids E" tombe, l'axe n tourne et les deux soupapes d'admission et 
d'éduction sont ouvertes en même temps. La machine fournit donc une nouvelle ooorae 
descendante , et ainsi de suite. 

D'après ce qui précède , on conçoit facilement toute l'opération de la machine , et il 
ne reste plus à expliquer que les eifets de la cataracte sur les tringles T et t*% pour pro- 
duire l'ouverture des deux soupapes d'admission et d'éduction à la suite de la course 
montante , et Touverture de la soupape d'équilibre à la suite de la course descendante. 

La cataracte est représentée en D {fig. 87), et les détails que nous avons déjà 
donnés sur cette espèce d'appareil , chap. !H , § VIII , en fadliteront rintelligenœ. 
Elle consiste en un petit récipient hermétiquement fermé et plongé dans une bàehe 
pidne d'eau. Ce récipient porte deux soupapes : l'une inférieure et s'ouvrant ao- 
dedans , l'autre supérieure et 8V>uvrant au-dehors , comme on le voit sur la figure* 
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En ooire , ao récipient esC fixé un petit corps de pompe parcouru par un plongeur if , 
éooi la lige est susceptible de reeemr deux mouvemens , selon eeini des deux eooire-' 
poids if oo d" <|ui agit sur eHe. Quand le piston i ?apear de la maehîne remonte 
dans son cylindre , le taqoet ^ , fixé à la tige T , soulève le contre-poids d" , a le retient 
dans cette position : alors le eontre-poids d* a sa pleine aetion sur la eataracte. En 
retombant par son poids , û relève le plongeur d, soulève la soupape inférieure, et b 
ocarMSte se remplit d'eau. Ensuite, quand la tige T redesœnd , le contre-poids (P se 
trouve abandonné à hiinmème. En appuyant sur le plongeur , il le forée de redes- 
oendre le corps de pompe , et relève le eontre-poids cF, qui est le moins pesant; ainsi 
feau contenue dans le petit récipient s'en échappe en soulevant la soupape supè* 
lietR. Hab , comme le temps nécessaire à Tentrée et à la sortie de Teau déplacée par 
le plongeur dépend de la hameor dont chaque soupape peut se soulever , et que celle 
hauteur est die-méme réglée par une tige à filets de vis et un éerou de rappel r* ou r^, 
un comprend facBement qu*on peut faire durer la levée et la descente du ploi^eur 
Misi longtemps qu*on le désire. 

* Gda posé, si Ton revient aux soupapes qui règlent le mouvement de la vapeur, il 
ABU fcôledevoir caounent des sont ouvertes, par la cataraete, à des intervalles de 
fonpa déterminés. En eflét , en reprenant la machine quand le piston vient d'être ra- 
mené ao sommet do cylmdre par la prépondéranoe du contre^poids , on reooimall 
qoe^ pendant le mouveaient ascendant du piston à vapeur, le taquet i , fixé & la tige T, 
a rdcvé le contre poids cP' de la cataracte , de sorte que le contre-poids iP a cooh 
menée à exercer son action pour faire remonter le plongeur. Comme l'ouverture 
Kmitée delà soupape inférieure de la cataracte ne laisse entrer Teau que pen-&-peu dana 
la récipient, le plongeur ne remonte que très-lentement , et, pendant tout ce temps, b 
machine continue de rester en repos. Mais , quand enfin le plongeur est remonté 
sofliBamment , on voit, d'après la disposition des leviers de renvoi i, » {fig. 87) , que la 
tringle verticale t^ t* se trouve soulevée. Ainsi , le cliquet T, qui retient l'axe n, se dé- 
croche, et les deux soupapes d'admission et d'éduction s'ouvrent aussitôt. 

La machine fournit donc sa course descendante ; puis le piston s'arrête de nouveau, 
liais, sitôt que la tige T a commencé à descendre , le contre-poids dT de la cataracte 
s'est trouvé abandonné à lui-même , et il a commencé à faire descendre le plongeur. 
Ainsi , après un certain temps , le plongeur parvient au bas de sa course ; alors , les 
leviers de renvoi soulèvent la tringle î" T*; celle-ci décroche le cliquet b^\ qui retient 
l'axe p , et, par conséquent, la soupape d'équilibre s'ouvre immédiatement. Pour que 
les mouvemens du plongeur n'aient action sur les cliquets qu'au moment convenable, 
les deux tringles t* et t" sont terminées par deux boucles qui permettent aux leviers 
de la eataracte d'exécuter une partie de leur mouvement sans soulever les cliquets , 
c'est-à-dire sans agir sur la soupape. 

La vapeur , en sortant du cylindre , est conduite au condenseur F {fig S7 ) , 
qui n est vu que partiellement dans la figure. C'est , comme on l'a expliqué chap. 
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m , S VI , un vase hermétiquemeDt fermé , plongé dans une bâche d*eau froide P« 
et dans lequel on peut laisser pénétrer , au moyen du robinet d'injection F** , un 
jet d'eau froide qui condense la vapeur à mesure de son arrivée. La quantité d'eau 
lancée dans le condenseur dépend de l'ouverture du robinet F* , et celle-ci esl 
elle-même réglée au moyen de la poignée F'** , qui se trouve à la portée du ma«- 
chiniste. Mais , pour que le condenseur ne soit pas exposé à se remplir ^d'eau pen» 
dant les instans de repos de la machine , l'injection de l'eau ne s'y exécute que 
pendant les courses descendantes du piston, c'est-à-dire quand la soupape d'éduo- 
tion est ouverte, et qu'il y a de la vapeur à condenser. A cet effet , l'entrée du 
tube d'injection est fermée par une soupape conique f , et celle-ci est liée par des 
tiges et des leviers de renvoi au petit levier /*, fixé à l'axe n, qui gouverne la 
soupape d'éduction; de sorte que, dès que celle-ci est fermée, la soupape d'in- 
jection l'est également, et il cesse d'arriver de l'eau dans le condenseur. 

L'eau amassée au fond du condenseur en est ensuite enlevée par la pompe d'air 
qu'on voit figurée en L , et qui est de la construction expliquée chap. III , $ VK 
Quand le piston / de cette pompe remonte dans son corps de pompe , il aspire , par 
les clapets de pied i* , T , l'eau et les gaz amassés dans le condenseur ; quand il redes» 
cend, cette eau et ces gaz soulèvent les clapets T, T, et passent au-dessus du 
piston ; et enfin , quand le piston remonte de nouveau , cette eau , comprimée dans 
la partie supérieure du corps de pompe, soulève le clapet de décharge P, et 
passe dans le réservoir d'eau chaude qu'on voit représenté en 6. 

Enfin , l'eau ainsi amassée dans le réservoir d'eau chaude y est puisée par la 
pompe d'eau chaude II , qui la fait passer à la chaudière. C'est une pompe fou- 
lante ordinaire , mise en action par la tige T , suspendue au grand balancier de la 
machine. Quand son plongeur h remonte , il aspire Teau du réservoir d'eau chaude 
par la soupape inférieure A'; et, quand il redescend, il force cette eau de soule- 
ver la soupape supérieure A" , et de se rendre à la chaudière par le tuyau d'ali- 
mentation A*^, comme nous l'avons expliqué chap. III, % VI. 

La machine n'a pas de pompe d'eau froide , parce que celle-ci est fournie par 
le travail même de la machine , qui est une machine d'épuisement. Cet épuisement 
est exécuté pendant les courses descendantes du piston à vapeur , par l'action des 
pompes clévatoires contenues dans le puits Y, lesquelles sont mises en jeu par 
l'intermédiaire de la maîtresse tige ZZ. 

Pour que les quatre tiges du piston à vapeur, de la pompe d'eau chaude, de 
la pompe d'air et des pompes d'épuisement, soient exactement maintenues dans la 
direction verticale de leur mouvement , elles sont guidées par deux parallélogrammes 
ttM'tt"u"' et acx'ac'V" , dont nous avons expliqué les effets et la construction , 
chap. III, S V. 

Enfin , la machine a deux chaudières , dont une suffit à la production de vapeur 
nécessaire , et l'autre est en réserve pour permettre les réparations. Elles sont de 
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la forme dite wagon , décrite chap. III , S I ; et , pour les dimensions de la machine 
décrite 9 savoir : une course de 8 pieds et un diamètre du cylindre de 5.5 pieds, 
elles ont 93 pieds de longueur sur 6 de largeur, à la surface de l'eau. 



ARTICLE IL 

TBiORIB DE LA MACHINE DE WATT A SIMPLE ACTION. 

$ h Du rigkfneni de la machine. 

Dans les machines à double action , que nous avons étudiées jusqu'ici , la vi- 
tesse du mouvement est réglée , comme nous l'avons vu , d'abord par la vaporisa» 
tion de la chaudière , et secondairement par l'emploi de la soupape à gorge et du 
gouverneur. En outre , dans ces machines , l'étendue de la course du piston dans 
le cylindre se trouve fixée d'une manière invariable par la manivelle de l'arbre du vo* 
lant, de sorte que la machine n'exige à cet égard aucun règlement. Mais , il n'en est pas 
de même des machines à simple action : d'abord le gouverneur n'y est pas applicable, 
puisque l'emploi de cet appareil exige un mouvement rotatif et continu ; ensuite, les 
machines à simple action n'ayant point de manivelle se trouvent exposées , soit à ce 
que le piston s'arrête dans le cylindre avant d'avoir parcouru tout l'espace fixé pour sa 
course , ce qui réduit d'autant l'effet de la machine , soit au contraire à ce que le piston 
dépasse le point voulu et vienne frapper le fond du cylindre , ce qui met la machine 
en danger. Il est donc nécessaire d'expliquer , avant d'aller plus loin , comment on 
obtient , dans ces machines , le règlement nécessaire à leur action , savoir : d'abord , 
1*. la fixation du mouvement à la vitesse voulue ; 2**. le règlement de la course des- 
cendante du piston , et 3"*. le règlement de la course montante. 

1*. Le règlement de la vitesse de la machine , ou le nombre des courses du pistoD 
par minute , s'obtient au moyen de la cataracte dont nous avons déjà expliqué les 
effets , chap. III , $ VIII , et qui revient en réalité à limiter la vaporisation de la chau- 
dière au degré convenable à la vitesse prescrite. Ce règlement peut aussi s'obtenir, 
sans cataracte , en augmentant ou diminuant la prépondérance de la maîtresse tige, ou 
le contre-poids de la machine, pour faire exécuter, plus ou moins rapidement, la course 
remontante , puis augmentant ou diminuant en même temps la vaporisation de b 
chaudière , afin d'augmenter d'une manière correspondante la vitesse de la course des» 
cendante du piston , et alors la machine travaille d'une manière continue et sans s'ar- 
rêter à la fin de chaque course : mais ce moyen , employé à l'origine de ces machines , 
est beaucoup moins précis que la cataracte. 

S"*. Le règlement de la course descendante du piston , c'est-à-dire l'exactitude du 
piston à parcourir sa course tout entière sans la dépasser ni s'arrêter auparavant , 
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s^»b(ient , soit par Templor d'une soupape à gorge eu #ane soupape régul&friee , soie 
pdr la variation de la détente de la machine. 

L*effel de Touverture plus ou moins grande de la soupape à gorge oa de la soupope 
régulatrice étant de limiter la masse de vapeur qui peut passer de la chaudière au cy- 
lindre par minute , ou par coup de piston , puisque le nombre de ceux-ci , par minute, 
est fixé par la cataracte , on conçoit facilement que ces appareils doivent produire le 
règlement désire ; car, si une moindre masse de vapeur est reçue à chaque course 
dans la mémo capacité du cylindre , cette vapeur , en s*y répandant , y prendra une 
pression plus faible , et , par conséquent , sa détente sera capable de pousser le piston 
moins loin dans le cylindre. Dooe la course du pUtoo se trouvera diminuée d*autant. 
D'un autre côté , il est évident que , si la masse de vapeur dépensée par le cylindre 
devient moindre , sa production dans la chaudière deviendra moindre ans» , poîaque 
le efaauffeur ne manquera pas de réduire le ieu en proportion. Ainsi r ce m&jen re* 
^ient, eD définitive, à régler la vaporisation de la ehaudîère , de mnièce que, répartie 
«ir le nombre des courses fixées par la caftaraeie, eHe Csomiase à chacune k 
4e vapeur qui eonvient i son exécution complète. 

La variaiioii de h déieiile ou du point d'inlerseetioo de la vapcvr peut eneose 
dniie l'effet désiré ; eor , si la vapeur est interceptée après une mmndfe portion de b 
toerse pereoucue , il est cbir qn'il y amra «ne moindre masse de vapeur admise b 
eboque course dans le eylandre. Par omséqwnt , on letomfaera dans le cas préeédem^ 
c*cstr4-dire que eette masse de vapeur , en se détendant , eouduira le pistoo à uar 
moindre distauee dans le cyUndre , et l'inverse aura lieu daus le cas contraine. Si ce 
moyen de règlement n est employé que momentanément et dans un cas accidentel , 
fl s'exécute aux dépens de la réserve de vapeur dans la chaudière ; car , c'est cette 
réserve qui doit fournir le surplus de dépense , ou qui doit , au contraire , re* 
cueilUr l'économie de vapeur qui se fait par suite du changement daas k Ion* 
gueur du cylindre qu'on laisse se remplir de la vapeur. Dans ce cas , h vapo^ 
risation de la chaudière reste la même ; mais aussi , la variatioo de détente n'est 
^'ime I^père irrégularité dans l'action de la machine , et , après le petit nombre 
de coups de piston où cet cflTet s'est trouvé nécessaire , on rétablit la détente an premier 
point , et rien n'est changé dans le travail de la machine. Si , au contraire , le 
changement du point d*intersection de la vapeur est un bit permanent , alors 
il est clair qu'il doit être accompagné d'un changement correspondant dans la vapo- 
lisalion de la chaudière; car, s'il se dépensait moins de vapeur, et que la cbau^ 
dière continuât d'en fournir autant , il faudrait nécessairement que le reste se perdit 
par les soupapes de sûreté, ce que certainement le machiniste ne permettrait pas; ce 
sr, au contraire, il s'en dépensait plus et que la production de la chaudière ne 
suivit pas le même accroissement , la machine serait bientdt arrêtée , faute de vapeuTi. 
On voit donc par lé que le règlement de la machine par rinterseetion de la vapeur 
revient , en définitive , à un changement de vaporisation , à moins qu'il ne soit un 
fait transitoire et négligeable dans l'effet total de la machine. 
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perte d'action , puisque la dépense de vapeur ne se compose que de la portion qui 
est restée interceptée au-dessous du piston. 

Néanmoins, quand le contre-poids est très-faible , ou que l'on n'a pas besoin 
d'une grande vitesse , il arrive souvent, dans ces macinnes , qu'on n'intercepte pas de 
vapeur au-dessus du piston , et que celui-Hsi est ramené au repos par le seul choc du 
balancier contre les gardes qui limitent ses oscillations. On fait alors une légère perte 
de vapeur , en ce qu'on aurait pu arrêter le piston par la vapeur comprimée , et 
sauver, par conséquent, cette vapeur après sa compression ; mais, comme cet arran* 
gement n'est employé que quand le contre-poids n'excède que de très-peu les résis- 
tances exercées contre sa chute , et que d'ailleurs , à mesure que la maîtresse tige 
des pompes descend dans l'eau du puits , elle perd de son poids par immersion , 
ce qui diminue d'autant sa prépondérance , il arrive toujours que le choc du ba- 
lancier est peu considérable et peut être négligé relativement au travail total de 
la machine. 

S II Des conditions du travail de la machine. 

Nous venons d'expliquer le mode d'action et le règlement des machines de Watt 
& simple action. En comparant ces machines à celles que nous avons traitées jus- 
qu'ici, on voit qu'elles en diffèrent par trois circonstances : 1*. le contre-poids agit 
alternativement comme résistance et comme force motrice; 2*. pendant son action 
comme force motrice , il exécute le mouvement par l'effet de sa chute ; 3* il n y 
a ni continuité ni uniformité dans le mouvement de la résistance. Il convient donc 
d'examiner si ces circonstances doivent changer les bases qui nous ont servi à établir 
la théorie des autres machines. 

1*. Relativement à l'action alternative du contre-poids comme résistance et comme 
force motrice, il n'en doit résulter aucun changement dans le mode de raison- 
ner ; car ce contre-poids agit précisément à la manière d'un volant ordinaire , tel 
qu'il en existe dans les machines que nous avons traitées jusqu'à présent. En effet, 
le mouvement de la machine & simple action se compose de deux parties dis- 
tinctes : la course descendante, pendant laquelle l'eau est élevée dans les pompes 
d'épuisement I c'est-à-dire pendant laquelle l'effet utile se produit; et la course remon- 
tante exécutée par le contre-poids , et qui n'est accompagnée d'aucun effet utile : 
tout consistant , pour cette course , à replacer les choses au même point qu'à l'ori- 
gine, afin que la vapeur soit mise en état d'agir de nouveau. Or, pendant la 
première période de ce mouvement , une certaine quantité de travail est commu* 
niquée au contre-poids , en l'élevant à une certaine hauteur ; et pendant la seconde 
période , il ne fait que restituer cette quantité de travail à la machine , par sa 
descente de la même hauteur où il était monté. Son rôle se borne donc à recueillir 
d'abord une certaine quantité d'action ,' pour la délivrer ensuite en temps opportun, 
pendant la suspension d'effort de la force motrice , et , par conséquent , son action 
est de même nature que celle d'un volant ordinaire. 
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3^. Pendant la course montante du piston » la gravité du eontrc-poids devient 
la force motrice du mouvement, et il est incontestable que la vitesse qui se pro- 
duit dans cette course dépend de la supériorité du contre-poids sur la résistance 
alors opposée par la machine* Si donc on voulait faire une distinction entre la vi- 
tesse de la course descendante et celle de la course montante du piston , il fau- 
drait nécessairement calculer la seconde d'après les circonstances de la chute du 
OMUre-poids* Mais , on remarquera que , pour la machine , une oscillation complète 
se compose d'une course montante et d'une course descendante du piston. Il im- 
porte peu qu'une course soit très-rapide et l'autre très-lente. Si leurs vitesses res- 
pectives sont égales, le mouvement du piston, pendant la durée de Foscillation , 
sera régulier; si elles sont Inégales, au contraire , ce mouvement se trouvera accé- 
léré en un point et retardé en un autre. Mais, dans tin cas comme dans l'autre 
la véritable vitesse de la machine , celle que l'on a besoin de connaître pour cal* 
culer son eflet utile, consistera toujours dans le nombre des oscillations complètes 
qu'elle donne par minute. 

En effet , dès que nous connaîtrons ce nombre , nous aurons nécessairement 
ausn l'effet utile de la machine, puisqu'à chaque oscillation complète, nous savons 
que la charge avance de la longueur d'une course. 

Ainsi , la vitesse que l'on a besoin de connaître pour calculer l'effet utile n'est 
pas la vitesse avec laquelle s'exécute la course montante ou la course descendante 
dtt piston, mais bien la vitesse moyenne prise sur l'ensemble des deux courses. 
Or, edleci est nécessairement réglée à priori par la production de vapeur dans la 
diaudière, et peut se calculer directement d'après cette donnée. Car, si la chau- 
dière produit par minute et transmet au cylindre une certaine quantité de vapeur 
dont le volume soit connu , il est clair que , puisque ce volume de vapeur s'écoule 
par le cylindre dans une minute, en le divisant par la contenance du cylindre qui 
se remplit de vapeur, on aura le nombre des oscillations complètes qu'il fournira 
pour la machine. Ce sera donc la vitesse moyenne du piston, et cela, quelque ra- 
pide qu'ait été d'ailleurs le mouvement du piston en un point de son oscillation, 
et quelque lent, au contraire, qu'il ait pu se trouver en un autre point de cette 
même oscillation. 

Par conséquent, on voit que la vitesse ou le nombre des oscillations de la ma- 
chine par minute dépendra toujours de la vaporisation de la chaudière, comme dans 
les cas examinés précédemment. 

y. Ces machines ne sont pas munies d'un volant , et le mouvement de la résis- 
tance n'y est ni continu ni uniforme. Mais la conservation de la machine exige qu'on 
y régularise et qu'on y modère les effets de la force motrice, de telle sorte quà la 
fin de chaque alternation de mouvement , le piston se trouve ramené au repos sans 
choc et par degrés insensibles. 

En effet nous avons expliqué, en parlant du règlement de la machine , que , dans 

98 



298 CHAPITRE OlfZliMB. 

la course descendante , on ferme de plus en plus la soupape à gorge , ou Ton dimi- 
nue graduellement la portion de course pendant laquelle la vapeur est admise dans 
le cylindre , jusqu*à ce qu'on trouve que la détente de cette vapeur suiUt pour con- 
duire le piston juste au point où il doit terminer sa course ^ de manière qu'il s'y 
arrête de lui-même sans le dépasser, c'est-à-dire sans qu'il y ait un choc du piston con- 
tre le fond du cylindre , ou du balancier contre les gardes du mouvement. Il ne 
se produit donc dans cette course aucune perte de force vive. Quant à la course 
remontante, nous avons expliqué de même , qu'en faisant varier le contre-poids , ou 
en refermant la soupape d'équilibre un peu plus tut ou un peu plus tard, pour 
intercepter plus ou moins de vapeur au-dessus du piston , on ramène celui-ci au re- 
pos, sans qu'il se produise aucun choc digne d'être pris en considération. 

Cet ajustement de la machine doit nécessairement être changé chaque fois que la 
charge varie; mais une fois qu'il est effectué, c'est-à-dire dès que la machine est 
arrivée à sa marche régulière , on voit que le piston se trouve toujours , dans un 
sens et dans l'autre , ramené au repos par degrés insensibles et sans perte de force 
vive. Ainsi , dans les machines à simple action , aussi bien que dans celles de divers 
systèmes que nous avons traitées déjà , il y a toujours égalité entre le travail déve- 
loppé par la puissance et celui qui est exécuté par la résistance; et, par conséquent, 
nous pourrons appliquer à ces machines le même mode de raisonnement dont nous 
avons fait usage jusqu'ici. 

Il faut seulement observer que cette égalité de travail , entre la puissance et la 
résistance , a lieu dans chaque course séparément. Ainsi, cette double condition four- 
nira d'abord deux équations de relation , entre les forces et les résistances appliquées 
à la machine. Ensuite, une troisième relation sera donnée par la condition que la 
production de vapeur soit égale à sa dépense. Nous établirons donc d'abord ces 
trois équations fondamentales : puis nous en déduirons les formules propres à la so* 
lution des diverses questions qui peuvent se présenter dans la pratique. 

S III. Des effets de la machine avec une détente, un contre-poids et tim charge ou une 

vitesse quelconques. 

Nous avons vu que , dans les machines à double action et sans détente , il se pré- 
sente deux cas dans le travail de la machine , savoir , celui d'une charge ou d'une 
vitesse quelconques, et celui de la chaire ou de la vitesse qui produisent le maxi- 
mum d'effet utile. Nous avons vu ensuite que , dans les machines à double action , 
à détente, il se présente un troisième cas, savoir, celui où cette détente, au lieu 
d'être donnée à priori , est au contraire déterminée de manière à produire le travail le 
plus favorable de la machine. Mais dans les machines à simple action, è détente, 
nous voyons un nouvel élément de plus , savoir , le poids du contre-poids. Nous 
devons donc distinguer quatre cas dans le travail de ces machines, savoir : 
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Celui où elles travaillent avec une détente, un contre-poids et une charge (ou 
une vitesse) quelconques, c*est-&-dire Cxée arbitrairement à priori; 

Celui où elles travaillent avec une détente et un contre-poids arbitraires, mais 
avec la charge la plus favorable pour ce contre-poids et cette détente ; 

Celui où elles travaillent avec une détente arbitraire, mais avec le contre-poids 
et la charge le plus favorables pour cette détente i 

EnCn , celui où la détente , aussi bien que la charge et le contre-poids , ont 
été déterminés pour le travail le plus favorable de la machine ; ce qui lui fait 
produire son maximum absolu d'efki utile , puisque toutes les arbitraires du pro- 
blème sont alors fixées d'après cette condition. 

Nous allons successivement étudier ces quatres cas, en commençant par le pre- 
mier , qui est le plus général ; et , pour cela , nous établirons les équations qui expri- 
ment les conditions du mouvement de ces machines , savoir : Tégalité du travail 
de la puissance et de la résistance dans chacune des deux courses , et Fégalité de 
la dépense et de la production de vapeur pendant le mouvement. 

1**. Pour considérer d*abord la course descendante du piston, le travail appli- 
qué par la vapeur, tant par son action directe que par sa détente, doit se retrouver 
en entier dans le travail exécuté par la résistance. Or, en adoptant toutes les nota- 
tions employées jusqu'ici , c'est-à-dire en appelant P' la pression moyenne inconnue 
de la vapeur pendant son admission dans le cylindre, a l'aire du cylindre, / la 
course du piston , /' la portion de cette course parcourue avant le commencement 
de In détente, c la liberté du cylindre ou la valeur moyenne de l'espace que ne 
parcourt pas le piston à chaque extrémité du cylindre, et en se reportant d'ailleurs 
au calcul qui a été développé § I de l'art. II du chap. IV, on aura pour le travail 
exécuté par l'arrivée directe et par la détente de la vapeur dans le cylindre , l'ex- 
pression suivante : 

«(/. + c)(«+P')(p^+log{i5)-«rf. 

D'un autre côté , la résistance se compose alors de la charge utile ^' de la mai- 
tresse pompe , mesurée par unité de la surface du piston , et rapportée à la vitesse 
du piston , c'est-à-dire en tenant compte des bras de levier de la pompe et du piston 
relativement à l'axe du balancier ; du contre-poids que nous exprimerons par n , 
en le supposant réparti par unité de la surface du piston ; de la pression p sub- 
sistant sous le piston , en raison de la condensation imparfaite de la vapeur ; et 
enfin , du frottement /^ -|- * (^' + ° ) de la machine chargée de la résistance p' + n , 
en appelant p le frottement de la machine non chargée, et e l'accroissement que 
subit ce frottement par unité de la charge , accroissement qui est également pro- 
duit par le poids du contre-poids. Nous entendons ici par frottement de la ma- 
chine non chargée , non-seulement son frottement propre , ou l'effort nécessaire pour 
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mouvoir les divers joints et surfaces frottantes du mëcaniisnie , mais encore toutes 
les résistances non comptées dans l'effet utile , comme l'effort nécessaire au travail 
de la pompe d'eau froide pour condenser la vapeur, de la pompe d'eau chaude 
pour alimenter la chaudière, et autres pompes indispensables è l'action de la ma- 
chine cl qui seraient mises en jeu dans cette course. 

D'après ces notations, le travail exécuté pendant la course par Tensembic de 
ces diverses résistances sera donc 

[(l+*)(p'+n)+P + /']a/. 
Par conséquent, on aura la relation 

«tea écrivant, pour simplifier, 

Texpression obtenue plus haut deviendra 

n+P'=^.l[n + (l + *)(/''+n)+p+/»]. (A) 

Cb sera donc la première des relations cherchées , entre les données et les inconnues 
du problème. 

2*. Pour avoir maintenant la relation pareille pour la course montante, il faut 
exprimer que la même égalité y existe entre les quantités d'action développées par 
la puissance et par la résistance. 

Or, la puissance est ici le contre-poids , et la résistance se compose de l'opposition 
exercée par la vapeur, après la clôture de la soupape d'équilibre , de la résistance op- 
posée par la pompe préparatoire , ordinairement mise en jeu dans cette course , et qui 
sert à élever l'eau du puits dans le réservoir de la maîtresse pompe , et enfin , du 
frottement dé la machine. 

Nous entendons également ici par frottement la somme de toutes les résistances non 
employées à Feffet utile , que doit surmonter la machine pour opérer son mouvement ; 
c*est à-dire , non-seulement le frottement des divers joints du mécanisme , mais encore 
l'cflbrt nécessaire au travail de la pompe d'air et de toute autre pompe de service qui 
pourrait être mise en jeu dans cette course ; et nous y comprenons aussi la résis- 
tance toujours très-petite exercée contre le piston par les gardes du mouvement , 
lorsqu'ils sont frappés par le balancier , à la fin de la course. Le frottement de la 
machine non chargée , dans la course montante , n'est donc pas exactement le même 
que le frottement de la machine supposée non chargée dans la course descendante ^ 
et nous Texprimerons , en conséquence, par /^, au lieu de p. 
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Gda posé, la quantité de travail développée par le contre-poids durant la course est 

nal. 
Celle qui est développée par le frottement f^ et par la pompe préparatoire p^ est 

car , on doit remarquer que la pompe préparatoire , étant mise en jeu par Taotion 
directe et immédiate du contre-poids et sans Fintermédiaire du balancier, ne cause par 
elte-méme aucun frottement additionnel de la machine. Enfin , quant à celle qui est 
développée par la résistance de la vapeur , elle exige un court calcul , analogue à celui 
qui a été fait déjà pour la détente. 

Pendant le mouvement ascendant du piston , et avant la clôture de la soupape 
d^équilibre , la pression de la vapeur située au-dessus du piston est nécessairement 
un peu plus considérable que celle de la vapeur située au-dessous , puisque c'est eD 
vertu de la différence entre ces deux pressions que la vapeur s'écoule d*un côté à 
Fautre. Cependant , comme cette différence est toujours très-faible quand la soupape 
d'équilibre est suffisamment large, et qu'on peut ,,par conséquent , la négliger sans 
erreur, nous supposerons ici que , jusqu'au moment de la clôture de la soupape d*équi- 
libre, le piston se trouve en équilibre dans la vapeur,, c'est-à-dire sa trouve pressé 
également sur ses deux faces 4 

Or, pendant tout le temps que la soupape d'équilibre reste ouverte , les deux 
parties du cylindre se trouvent occupées par la vapeur qui a subi la détente dans 
la course descendante antérieure. Cette vapeur; au moment où elle est arrivée dans le 
cylindre , avait h pression P', et elle occupait la longueur (P + c) dii cylindre. En ce 
moment , elle se trouve répandue dans la totalité du cylindre , y compris les deux 
espaces libres que ne parcourt pas le piston. Donc , d'après la relation (c) démontrée 
entre les volumes et les pressions d'un même poids de vapeur pendant son action dans 
les machines , chap. IV, art. II, S I» ^^ pression de la vapeur, après sa dilatation 
dans les deux parties du cylindre , est devenue 

En outre , soit C* la longueur déjà parcourue par le piston dans sa course montante, 
au moment où l'on ferme la soupape d'équilibre. A partir de ce point , le piston con- 
tinuant encore son mouvement en vertu de sa vitesse acquise et de l'effort du contre- 
poids , la vapeur enfermée au-dessus , et qui ne peut plus s'échapper, prend, par la 
compression, une force élastique de plus en plus grande, et celle qui existe au-dessous^ 
en prend, au contraire, une de plus en plus petite. 

Soit donc le piston parvenu à la distance > du commencement de sa course , et 
soient , en ce point , «** la pression de là vapeur inférieure au piston , et m* celle de 
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la vapeur qui lui est supérieure. Supposons alors que le piston parcoure de plus 
un espace élémentaire d> , le travail correspondant , produit par la résistance de la 
vapeur , sera 

(«î_«")adA. 

Mais comme les pressions <»' et t»^ , qui ont lieu dans les deux parties du cylindre , ré- 
sultent des espaces respectivement occupés par la vapeur , soit au-dessus , soit au- 
dessous du piston , et qu*à Forigine de cette compression et de cette dilatation de la 
vapeur , les deux portions considérées du cylindre étaient remplies de vapeur à la 
pression « , on aura encore , entre les pressions et les volumes respectivement oc- 
cupés par la vapeur , la relation 

et 

Donc, le travail élémentaire ci-dessus sera 

(«._-")«di = a(n + -)[(Z-f + c)^-^^-(r« + c)j^J. 

Ou bien , en mettant pour « sa valeur donnée plus haut , cette expression deviendra 

(.._.«)«d.=:a|:^(„+F)[(/-^+c)j-^^-(r' + c)^]. 

Actuellement , comme cet effet de compression d*un côté , et de dilatation de 
Fautre , se produit depuis la longueur T* du cylindre jusqu'à la fin de la course , en 
prenant Tintégrale de cette expression entre les limites f^ et l j on aura la quantité 
de travail total développée par la vapeur dans son action résistante contre le pis- 
ton , savoir : 



o 



Mi.V+p.)[(,_r.+e)iogi-4±-'-(r.+c)iogi±f]. 



Mais si l'on fait , pour abréger , 

on pourra écrire l'expression précédemment obtenue sous la forme 



A"o/(« + P')^ii. 
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C'est donc Texpression du travail produit par la compression de la vapeur , et Ton 
remarquera que si , dans une machine de ce système , on ne fermait la soupape 
d'équilibre qu*à la fin de la course , ce cas ne se trouverait pas moins compris 
dans la formule , puisqu'il suffirait alors de faire T = / , ce qui donnerait A:" = ; 
et alors le travail produit par la compression de la vapeur serait nul pour ce cas 
particulier. 

Ainsi , en se reportant à ce qu'on a dit plus haut du travail exécuté pendant la même 
course , par le contre-poids , la pompe préparatoire et le frottement de la machine , on 
trouvera que l'égalité entre l'action développée par la puissance et celle développée par 
la résistance , pendant la course montante du piston , produit l'équation 

ou 

C'est donc la seconde relation entre les données et les inconnues du problème. 

3"*. Enfin , pour obtenir la troisième relation , exprimant Tégalité entre la dépense 
et la production de vapeur , il faut observer qu'il ne se condense , et par, conséquent , 
qu'il ne se dépense à chaque coup de piston , que la vapeur qui , pendant la course 
remontante, est passée au-dessous du piston; car celle qni a été interceptée au- 
dessus se trouve refoulée vers la chaudière et sert à la course suivante. 

Or , la pression de la vapeur qui doit être condensée , prise au moment où l'on 
en fait la séparation, est donnée par l'équation 

„+-=(„+pi)^. 

En outre, le volume de cette vapeur, qui doit être condensé à chaque coup de 
piston , est 

S'il se donne un nombre M de coups de piston par minute , le volume de cette 
vapeur dépensé par minute sera donc 

Ma(r + c). 

Mais, y étant la vitesse moyenne du piston, ou l'espace qu'il parcourt dans une 
minute, tant en montant qu'en descendant, on aura V = 2M/; ou bien si , pour 
se conformer à l'usage adopté avec raison pour ces machines, on ne compte que 
l'espace v parcouru par le piston en produisant l'effet utile, espace qui est moitié 
de celui parcouru par le piston dans les deux courses , on aura 



t? = M/, ou M=-l 
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Donc<, le volume ei^dessos, dépensé par le eyKndre, pourra être expriflié fpar 

ai;— p. 

D*un autre côté, si Ton représente par S le volume d*eau vaporisé par mioute 
dans la chaudière, le volume de vapeur qui en résultera sous la pression P de 
production sera » d*après joe que .nous avons vu , chap. II , art. I , $ VI , 

mS 

Ce sera le volume occupé par la vapeur sous la pression P; mais, ea painni 
à la pression m , qui est celle à laquelle nous mesurons la vapeur dépensée , ce 
volume deviendra 

mS n + P itiS 

Donc , puisque la dépense du cylindre est égale à la production de la chaudière , 
on aura 

J^+e _ mS 

ott bien, m mottant pour '(m^M)sa valear, 

Cest la troisième relation cherchée* 

Par conséquent, en éliminant la quantité inconnue P*, d*abord entre les deux 
équations (A) et (G), puis entre les deux équations (B) et (C), ce qui se borne 
à égaler simplement les seconds membres de ces équations, on en déduira les 
deux relations préKminatres 

Enfin , en tirant de la seconde de ces équations la valeur de Q , pour la substi- 
tuer dans la première, résolvant la résultante par rapport aux diverses inconnues 
du problème , et faisant / -^ />" = r pour comprendre sous une seule désignation 
la charge des diverses pompes qui produisent Teffet utile ^ on obtiendra définiti- 
vement les formules suivantes : 
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ar' 



S. u. = arv. ( 4 ) 

f!e8 éqaatîons feront donc connaître immédiatement les effets d^ane machine dont 

Jes dimensions et les autres données diverses sont connues ; mais , relativement à 

œs dernières quantités , il est nécessaire d'ajouter ici quelques observations. 

Dam les formules qui précèdent, on voit figurer: 1*. les dimensions de la ma* 

diine, comme o, /, c, qui sont nécessairement connues i priori; ^. les pressions 

de la vapeur P, p, que Ion peut toujours observer au moyen du manomètre, et 

^e Ton doit , par conséquent, regarder comme données directement ; 3*. les frotte- 

mens /*, /* et ^, qm résultent de la construction de la machine, et peuvent être 

érdués k priori, d'après des essais faits sur des machines semblables ; et 4*., enfin, 

ies variables du problème , comme la chai^ , la vitesse , la vaporisation , la course 

P /If 

'tf'aéoHssimi on délenle -r « ^ I* course d*équil3ife -j. Parmi ces variables, les quan- 

sWf o, r A S sont toujoars données directement quand cHes ne sont pas Toljet 
jnèaie de la reriierebe dont on a'oecnpe, on finconnue de la question. On en peut 

dire autant delà course d'admission y , puisqu^au moyen des appareils en usage, tels 

que la soupape régulatrice , le régulateur ou la soupape à gorge , on peut toujours faire 
travailler une maohine à une détente donnée quelconque, pourvu seulement que 
celte détente ne dépasse pas une certaine limite, au-delà de laquelle la vapeur 
4leviendrait incapable d'exécuter la course du piston avec la charge voulue. Ainsi » 
ioules ces quantités sont données à priori et d'une manière directe ; mais il n'en 

eA fsa de même de y. 

En effet , dans les eas ordinaires , cette quantité n'est pas une des données pri- 
mitives du problème, et elle devrait, par conséquent, disparaître des équations, tan- 
dis que le contre-poids o , qui est la vraie donnée originale , devrait y figurer. La 
nature de la fonction transcendante Jb** ne nous ayant pas permis rélîminatton de 
i^>, nous avons du, au contraire, éliminer n, et laisser subsister T* dans les équa- 
tions; mais il convient maintenant de fournir les moyens de connaître T' en fonc- 
tion de n , de telle sorte qu'on puisse toujours regarder cette quantité comme une 
donnée réelle de la question , quoiqu'elle ne soit pas connue à priori. 

Pour connaître V^ en fonction de n, il suffit de recourir aux équations générales 
(A), (B), (C). En effet, en éliminant successivement P' entre les deux premières, 
puis entre les deux dernières , et remplaçant p\ par sa valeur /"* s= r — f ** , on 
obcîent les relations 
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(l-f*)(n4-r-f'')+ii+p+/»' ^ ^ 

On voit donc que , dès que Ton connaîtra le contre-poids de la machine , et qu'on 

aura sa charge ou sa vitesse , la quantité -j s'ensuivra immédiatement. Dans le cas 

du maximum d'effet utile , on ne connaît pas & priori la vitesse ni la chai^ge de la 
machine , mais alors la quantité (** sera déterminée directement , comme on le verra 
plus loin. 

On remarquera que la portion de charge /»** due à la pompe préparatoire , et 
contenue dans ces équations, est une quantité constante et facultative, qui dimi- 
nue d'autant, il est vrai, la charge p* de la maîtresse pompe, mais qui ne préjuge 
rien sur la charge totale et réelle r = />*-('/'" de la machine. Les équations (E), 

(E*) permettront donc, dans tous les cas, de déterminer n- en fonction du contre- 
poids; et, par conséquent, cette quantité pourra toujours être considérée comme 
une donnée de la question, même dans le cas où, au lieu d'être fixée à priori, 
die ne serait connue que secondairement, au moyen du contre-poids. 
Pour déduire numériquement, des équations que nous venons de présenter, la 

{Il 
valeur de -r » il faudra exécuter les opérations arithmétiques indiquées dans le second 

membre^ et celui-ci, se trouvera ainsi représenté par un nombre unique. Alors, 
pour l'équation (E) on cherchera dans la Table des valeurs de ib**, dont nous 
parlerons dans un instant , celle de ces valeurs qui est égale au nombre obtenu, et on 

trouvera immédiatement , inscrite en face , la valeur correspondante de -^ . Pour 

l'équation (E), ayant de même calculé la valeur du second membre, on fera une 

r 

supposition sur -p et la Table ayant fait connaître la valeur correspondante de &**, 
on exécutera le produit 



r + c 



k\ 



Alors on verra si ce produit est égal au nombre qui représente le second membre 

de l'équation. S*il est égal à ce nombre, la valeur supposée pour -r- sera celle 

que l'on cherche, et le problème sera résolu. S'il ne lui est pas ^1, on fera sur 
/>* une autre supposition un peu différente de la première , et l'on verra de même 
si die satisfait à lequation. On continuera ainsi à faire varier P dans le sens 
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qui rapproche les résultats , jusqu'à ce qu'on soit parvenu à la solution cherchée. 
Du reste, il faut noter que cette recherche est excessivement simple, et qu'on 
arrive toujours au résultat en deux ou trois essais. 

Enfin, il reste encore un mot à dire relativement aux deux quantités ifc* et ik'* 
contenues dans les formules. Nous avons donné les fonctions qu'elles représentent, 
et , par conséquent , on pourrait les calculer directement. Cependant , pour ôter 
toute difficulté à cet égard , nous donnerons un peu plus loin des Tables n*^. II et III , 

où on les trouvera toutes calculées. On pourra donc, quand "pou -j- seront don- 
nées, en déduire à la simple vue A' et F; ou, réciproquement, ces dernières quan- 
tités étant connues, les Tables donneront immédiatement les valeurs correspon- 

dantes de -r^^T' ^^ reste, si l'on n'avait pas ces Tables sous les yeux, on 
se souviendrait que k^ et k^^ représentent les expressions suivantes : 

et comme, dans ces expressions, les logarithmes sont des logarithmes hyperbo- 
liques, on les obtiendrait en multipliant les logarithmes ordinaires des Tables par 
le nombre 2.30958S, ou, approximativement, par le nombre 2.303. 

S ly. De la charge ou de la vitesse qui produisent le maximum d'effet utUe, avec 

un contre-poids et une détente donnés. 

Les formules qui précèdent donnent le moyen de calculer Tefiet utile d'une ma- 
chine dès que toutes les données diverses qui figurent dans les équations sont connues. 
Mais, parmi ces données, il y en a de deux sortes : les unes, constantes dans une 
même machine, comme les dimensions du cylindre, le frottement, la pression dans 
la chaudière, la pression de condensation, etc. ; et les autres, au contraire, variables 

k la volonté du machiniste , savoir : la charge r , ou la vitesse v , le contre-poids n , 

P^ p 

lequel fixe la course d'équilibre — , et, enfin, la course d'admisson ou détente — . 

Puisque ces dernières quantités peuvent être variées à volonté , nous allons donc 
chercher parmi toutes les diverses valeurs qu'il est possible de leur donner, celles 
qui sont le plus avantageuses au travail de la machine. C'est pourquoi nous déter- 
minerons d'abord la charge ou la vitesse qui lui feront produire son maximum 
d'effet utile, pour un contre-poids et une détente donnés; ensuite, supposant qu'à 
chaque contre-poids on attribue , d'après la recherche précédente , la charge qui 
lui est le plus avantageuse , nous chercherons, parmi tous ces contre-poids , auel es( 
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celui qui fera produire h la machine son plus grand effet utile , pour la déteaifl^ 
fixée } puis enfin , supposant que , pour chaque détente possible , on emploie le oonlic 
poids le plus avantageux et eq même temps la charge la plus favorable pour ea 
eontre-poidls , nous chercherons, parmi toutes ces détentes ou courses d'admission, 
quelle est celle qui rendra Teffct utile un maximum. Alors^ en donnant à la nuH 
chine cette course d'admission , puis raccompagnant du contrepoids et de la charge 
le plus favorables, il est clair qu'on lui fera produire le maximum absidu d'effet 
utile dont elle est capable , puisque toutes les variables du problème auront été déter- 
minées successivement , de manière à rendre l'effet utile le plus grand que la machine 
soit en état de produire. 

D'après les formules que nous avons obtenues plus haut , on voit que , pour chaque 
charge r imposée à la machine sans rien changer au contre-poids ni à la détente , le 
piston prend une certaine vitesse. Il s'ensuit donc que , pour chaque charge , il se pro- 
duit un certain effet utile correspondant. Or , les effets utiles , ainsi produits , doivent 
nécessairement différer entre eux. Donc , parmi les différentes charges qu'on peut 
donner à la machine , il doit s'en trouver une qui lui 'fera produire son maximum 
d'effet utile, avec le contre-poids et la détente fixés. 

Pour arriver à la connaissance de cette charge , il faut d'abord former Texpression 
de l'effet utile de la machine avec une charge quelconque r ; puis , chercher la valeur 
de r qui rendra cet effet utile un maximum. Or, la vitesse de la machine , avec 
la xharge r , a pour expression 

_ ^ i + 2c Jfcî — (i-f ^)jfcn ^ 

et en multipliant les deux termes de cette équation par ar^ on obtient 

C'est donc l'expression de l'effet utile de la machine avec la charge r. Mais on 
remarquera que , puisque nous supposons le contre-poids et la détente fixés , la 
valeur de arv ne contient de variable que la fraction 

r 

D'autre part , il est évident que tout accroissement de r , introduit dans cette frac- 
tion , augmente son numérateur en plus grand rapport que son dénominateur , et , 
par conséquent, augmente sa valeur totale. Donc, d'abord, le maximum de r produira 
aussi le maximum de arv. Mais l'équation ( A ) , savoir : 
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prouve que la plus grande valeur de r sera donnée par la plus grande valeur possible 
de P', et celle-ci est P' = P. Donc enfin , en introduisant celte condition dans les 
équations (A) et (G) , on aura la charge et la vitesse cherchées, qui seront 



î+2c l S i 



ar^^attll^^^^k-yn + ^^^ (6) 

Ces deux équations feront donc connaître la charge et la vitesse qui produisent 
le maximum d'effet utile , avec un contre-poids et une détente donnés. 

$ y. Détermination du frottement de la machine non chargée et de son frottemeni 
additionnel par unité de la charge supportée par le piston. 

Les relations que nous veirons d'obtenir peuvent servir à déterminer le frottement 
propre de la machine , ainsi que son frottement additionnel résultant de la charge que 
supporte le piston. 

En effet , si Ton suppose qu'on ne donne à la machine aucune charge, c'est-è-dire 
qu*on détache des pompes la maitresse tige , en l'équilibrant convenablement pai' 
les contre-balanciers , puis qu'on baisse de plus en plus la pression dans la chaudière , 
jusqu'à ce que tout ce que peut faire la machine soit de pousser le piston jus- 
qu'au bout de sa course en surmontant, son propre frottement , et qu'on referme 
la soupape d'équilibre assez, à temps pour empêcher le choc des gardes du balancier 
dans la course montante , il est clair que le frottement sera alors devenu une charge 
maximum pour la machine , du moins avec la pression qui existe dans sa chaudière. 
Donc, en exprimant par P" la pression observée dans la chaudière, les équations gé- 
nérales (A) et (B) auront lieu en y fesant à la fois P<=s«P« , p*»=0 , p^^O, 
et l'on aura: 

/»= î-ti jfcî(n.f P")--(n-f n) — *n, 



P + e 
/^i=: n — 1^ *" (« + P"). 



p 
Ces équations feront connaître le frottement cherché , puisque la détente -j , ainsi 

que -j-, pouvant être mesurées sur la machine, les quantités A' et k^ sont connues ; 

qu'en outre , on peut mesurer , par le manomètre et l'indicateur , la pression P" dans 
la chaudière et la pression p de condensation dans le cylindre à vapeur, et qu'enfin 
le terme ^ peut être négligé. 
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Pour connaître ensuite la quantité ^, il sufQt de faire fonctionner la machine 
avec une charge connue fi dans la course descendante , en baissant toujours de plus en 
plus la pression dans la chaudière ^ au moyen de la soupape de sûreté , jusqu'à ce qu*on 
voie qu*avec une pression plus faible, la vapeur serait incapable de pousser le pis- 
ton jusqu'au bout de sa course. Alors il est clair encore que la chaîne fi sera la 
plus grande que la machine soit capable de mouvoir avec sa pression réduite. Si 
donc nous appelons P"* cette pression déterminée par Tobservation , Téquation (A) 
sera satisfaite en y faisant P' = P**\ Donc, on aura 



^ra 



^ *»(n+P"')-(n + />' + n)-r 



et cette équation fera connaître la quantité ^ , puisque f est supposé connu par la 
recherche précédente. Comme, cependant, la valeur de p n*a été trouvée qu'en né- 
gligeant ^, on pourra profiter de la détermination actuelle de cette quantité pour 
reprendre le calcul précédent et obtenir une autre valeur de f plus exacte que la 
première. 

On peut encore déterminer les frottemens p ei f^ sans rien changer au travail 
ordinaire de la machine , pourvu seulement que sa charge />", dans la course mon- 
tante, soit connue avec exactitude. Pour cela, il suffit de baisser la pression dans 
la chaudière jusqu'à ce que la chaire habituelle de la machine devienne un maxi- 
mum pour cette pression, et de faire travailler le piston sans choc à la fin de la 
course montante. En effet, en appelant P^ la pression alors observée dans la chau- 
dière , l'équation générale ( B ) se trouvera satbfaite en y faisant P* ^= P. , et , par 
conséquent, on aura 

Ainsi, en mesurant sur la machine la course d'admission -y- et la prépondérance 



du contre-poids, on aura la valeur cherchée de f\ Ensuite, en tenant compte de 
la différence de charge des pompes de service mises en jeu dans la course descen- 
dante comparativement à la course montante, on en déduiça la valeur de /'• C'est 
un mode de détermination dont on verra un exemple un peu plus loin. 

On pourra donc toujours déterminer le frottement de la machine , et son frotte- 
ment additionnel; et après avoir mesuré ces frottemens dans plusieurs machines, 
on en déduira une moyenne qui servira & évaluer le frottement des machines avant 
leur construction. 

S VL Du contre-poids le plus avantageux pour une détente donnée. 

Les formules que nous avons obtenues plus haut paraissent indépendantes du 
contre-poids de la machine , mais elles ne le sont pas en réalité , parce qu'elles con- 
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tiennent les quantités JL et k"^ lesquelles fixent la valeur du contre-poids, ou sont, 

au contraire, déterminées par lui, d'après la condition exprimée dans l'équation 
(B). II suit de là que si Ton suppose diverses valeurs au contre-poids, il en résul- 
tera aussi diverses valeurs de /** , et, par suite, diverses valeurs pour l'effet utile maxi* 
mum de la machine. Parmi toutes les valeurs qu'on peut ainsi donner au contre- 
poids , il doit donc y en avoir une qui rendra cet effet utile maximum le plus grand 
possible avec la détente fixée, et, par conséquent, il convient d'en fixer la détermi- 
nation. C'est pourquoi nous allons chercher d'abord quelle est la valeur de /^' qui 
remplit la condition voulue ; puis , nous chercherons ensuite quel est le contre-poids 
qui correspond à cette valeur de ^' , et , par ce moyen , nous arriverons à la solu- 
tion complète de la question. 

Pour cela, il faut former l'expression de l'effet utile maximum de la machine 
avec une valeur quelconque de T' , et chercher quelle est la valeur particulière de 
cette quantité qui rendra cet effet utile un maximum pour la détente fixée. Or, 
l'effet utile maximum s'obtient en multipliant l'une par l'autre les deux équations 
(5) et (6), et a pour expression 

mS 



ar^v"^ = 






De plus , en 6tant le facteur ntS , commun aux deux termes , et remplaçant A" 
par sa valeur, le second membre de cette équation devient 

1 i+2cr., i n+p+r-^{i+t)r 



[u_j_ !L±p±r±iL±ilIli 

L p+c' «+p j 



l_^* i" + cL P-^-e «4-P 

C'est^ par conséquent, la quantité dont nous devons chercher le maximum. Mais, 
en en prenant la différentielle par rapport à T* considérée comme variable, puis 
égalant le coefficient différentiel à zéro, on obtient 

log TT'^Hp'F+ë" n+P • ^^^ 

Donc , enfin , cette relation exprime la condition qui rend l'effet utile un maximum.* 
pour la détente donnée. 

Ainsi, quand la détente -r- est donnée dans une machine, la cléCure la plus^ 

avantageuse de la soupape d'équilibre , dans la course montante , est déterminée 
par la condition qui précède; c'est-à-dire qu'il faut alors calculer d'abord i, ou le 
prendre dans les Tables que nous donnerons un peu plus loin ; puis on en retran- 
chera la quantité 
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r + c " n+P ' 

tt, divisant la difTérence par (1 4- ^)9 ^i^ regardera le résultat comme exprimant 

un logarithme hyperbolique dont le nombre , cherché dans les Tables de ce système, 
-sera la quantité 

/—>' + « 

c 

Si Ton n*a pas de Tables de logarithmes hyperboliques, on divisera le résultat 
obtenu par le nombre 2.503 , et le quotient étant cherché dans les Tables de logst- 

l p» 4- c 

rithmes ordinaires , fera connaître la quantité - ' ■ . U sera bien facile, par 

/If ^ 

conséquent, d*en déduire-—. 

Cette première recherche fait connaître la valeur de -r- qui remplit la condi- 

tion voulue. Maiotenant, pour en déduire le contre-poids correspondant, il suffit 
de recourir à Téquation (B), en y .introduisant la condition P' — P qui, comme 
nous l'avons vu , convient au cas considéré , c'est-à-dire .à la production de Teffet 
utile maxiinum. Cette équiUioa donne alors 

« 

Ainsi, Ton voit que, dès que la quantité -7- sera connue p«r la formule (7), fl 

suffira de calculer 00 de cherohei' k^^ dans les Tables; et en substituant sa valeur 
dans réquation (8), on en déduira immédiatement le contre-poids que doit avoir 
la machine pour remplir la oondition voulue^ 

Si cependant il arrive que le contre-poids déterminé par cette recherche présente 
des inconvéniens dans la pratique , il est clair qu'on devra se borner à choisir celui 
qui s'en écartera le moins possible. 

$ VII. De la détente qui produit le maximum absolu dUffet utile. 

Jusqu'ici nous avons supposé la détente donnée à priori., et nous avons obtenu l'ex- 
pression des effets correspondans de la machine. Mais, maintenant , il est évident qu'au 
lieu de fixer arbitrairement la valeur de cette détente , on peut la déterminer de 
celle façon qu'elle fasse produire à la machine son plus grand effet utile possible, 
et ce sera alors le maximum absolu d'effet utile dont elle est capable. 

Poiur cela , il faut recourir à l'expression de l'effet utile maximum de la machine 
avec une détente quelconque, et chercher quelle est la détente qui lui donnera 
sa plus grande valeur. Or, cet effet utile a pour expression 

^„,_J!îL.£±2£rft. L.2i±±/l±ii±lUr|-«,si±l''i-- 
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00 bien, en rampbfant 1:* par sa Tslenr, 



«r>r' = 






— mS 



f + c 



Cest done Teipression dont nous devons chercher k maximum. Maïs, si Taa 
remarque que, dans ces machines, on ferme toujours la soupape d^êquilibre très- 
prés de la fin de la course du piston , on reconnaîtra qn^on peut supposer appron- 
mativement r* =^ /, et, par conséquent, A" = : alors, Texpression précédente 
derient entièrement semblable à ceDe que nous avons obtenue dans une redierciie 
paveffle, cbap. IV, art. IV , $ I, pour les machines à double action; et, par con- 
séquent, on reconnaît par analogie que son maiimum est donné par la 



• 

Celle eq>ression lera donc connaître la détente la plus avantageuse A la machine. 

n £Hit cependant observer <pie, comme cette solution n*a été obtenue qu*en sup- 
posant /*<3s/, oe qui n'est pas tout à-fait exact, on ne devra la considérer que 
comme une approximation ; et si l'on veut résoudre la question d*une manière tout-4- 
fait précise, il faudra procéder par tâtonnement. Cest-a-dire qu'après avoir calculé 
Teffet utile de la machine avec cette détente , on le calculera également avec une dé- 
tente un peu plus grande et un peu plus petite, et si Ton trouve que , par ce change- 
moit , reflet utile augmente d'une manière sensible , on continuera de faire varier 
la détente dans le même sens jusqu'à ce qu'on arrive au maximum cherché. Pour 
procéder directement, et, par conséquent, pour éviter ces talonnemens , il faudrait, dans 
la valeur précédente de af* v' , substituer , pour t" et ib", leur valeur en fonction de T, 
donnée par Téquation (7) ; mais , comme celle-ci est une fonction transcendante 
qu'on ne pourrait résoudre qu'approximativement ; le mode qu'on vient d'indiquer 
nous parait le plus simple et le plus praticable. 

En dcGnilive, donc, pour déterminer les conditions propres à faire produire à une 
machine son plus grand eSet possible, il faut d'abord calculer ladéteolede l'équation (9); 
puis ensuite, en introduisant cette détente dans l'équation (7), on aura la valeur de 
y ou la clôture la plus favoraUe de la soupape d'équilibre. Celle-ci étant introduile 
avec P dans l'équation (8), fera connaître le contre-poids correspondant ; et, enfin , 
en substituant pour /* et (** leur valeur dans l'équation (5), on déterminera la charge 
que doit avoir la machine pour correspondre aux effets voulus. Alors, en donnant 
i la machine la détente , le contre-poids et la charge ainsi fixés , on lui fera produire 
le plus grand efiet utile dont elle est capable. 

Cependant , il doit toujours être entendu que si le contrc-poiJs , la charge ou h 

10 



314 CHAPITRE OKZlilIB. 

décente résultant de ce calcul offrent des inconvéniens dans la pratique » on devra se 

borner à adopter les valeurs qui s'en écartent le moins possible. Ainsi , par exemple , 

F 
la valeur de j donnée par Téquation (9) est, en général, beaucoup plus petite qu'il 

n'est admissible dans le travail des machines , parce que le mouvement du piston devient 
trop inégal quand on ne laisse pénétrer la vapeur dans le cylindre que pendant une 
très-petite portion de la course du piston. Par ce premier motif, on ne trouve guère 

r 

possible d'adopter une valeur de -j- au-dessous de 0.50 ou 0.33. En outre, si Ton 

p 
employait une valeur de y trop petite, il en résulterait pour la machine une vitesse 

trop grande , et qui pourrait être nuisible à son travail ou à sa conservation. Enfin, 
comme l'emploi d*une certaine détente limite nécessairement la charge maximum de 
la machine , il pourra arriver encore que Ton ne puisse employer une détente infé- 
rieure à un certain degré , parce que sans cela la machine ne pourrait soulever sa 
charge , qui se trouve fixée par la dimension * des pompes et la profondeur du puits ; 
et cette considération peut encore contraindre à augmenter la valeur de T. Par tous 
ces motifs donc , on voit qu*on pourra être restreint dans le choix des données les 
plus favorables au travail ; mais une fois ces conditions satisfaites , le travail le plus 
avantageux de la machine sera toujours produit par les déterminations qui s'approche- 
ront le plus des résultats du calcul. 

3 VIII. TMes pour la solutiùn numérique des fortntiles , pour les machines à simple 

action. 

Comme les formules que nous avons données dans les paragraphes précédens con- 
tiennent des expressions logarithmiques dont la formation entraine quelques longueurs, 
nous joignons ici deux tables qui en donneront la valeur sans calcul. 

La première de ces tables est relative à la course descendante du piston , et la se- 
conde à la course montante. Les correspondances entre les nombres des diverses co- 

P 
lonnes feront immédiatement connaître, soit la valeur de If quand y sera donnée , 

p 
soit, au contraire, la valeur de y, quand ce sera k^ qui sera connu. Il en sera de même 

relativement à j et *". 

Dans les tables que nous allons donner , nous avons supposé d abord c as 0. 1 / ; 
c est-à-dire que nous avons pris la liberté du cylindre , passages aboutissans com- 
pris, comme égale au dixième de la course utile du piston. Cette proportion est 
effectivement adoptée en général dans les machines de Watt à simple action , afin 
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d*éviter les àccidens qui pourraient arriver si le piston « en continuant sa course un 
peu trop loin , venait & frapper le fond du cylindre. Cependant , pour comprendre 
les machines qui s'écartent de cette proportion , ainsi que les machines de Cornwall 
à simple action , dont nous parlerons un peu plus loin , nous avons également cal- 
culé la table pour le cas de c = 0.05/ et ca=0.15/. 

Nous devons rappeler ici que les quantités V et T' sont les longueurs parcourues 
par le piston , au moment où Ton intercepte les communications de la vapeur f et , 
par conséquent , que ces longueurs sont supposées mesurées à compter du point de 
départ effectif du piston dans le cylindre, et non à compter de l'extrémité même du 
cylindre. 
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TABLE POUR LA SOLUTION NUMÉRIQUE DES FORMULES. 

(machines de WATT ET DE CORNWALL A SIMPLE ACTION). 

W. III. 



rORTlOW 


TALSUa GOBaESPOlfDAKTS 


POETlOIf 


_ ^ 

VALEUR CORRBIPOXAAIITE || 


OB LA COURSE 




de *" , 




DE LA COURSE 


de A" , 


1 


montante 
parcourue 

avant 
la clôture 


ou de Texpression 
fl^r-^-c, /-/"te 
V /t& '"« c 


montante 
parcourue 

avant 
la clôture 


ou de Texpression H 
( / + 2c '^ c II 


de la soupape 

d^équilibre , 

ou valeur 


rfo / + c \ 
/ + 2c ^^ r+ c] 


de la soupape 

d'équilibre , 

ou valeur 


r* + c , / 1 
/ + 2c *^ r t 


t)- 


de la fraction 

r 






—•- ^ 


de la fraction 

r 

T' 


1 


— 


j = 0.05. 


y =0.10. 


j = 0.15. 


j = 0.03. 


\ = 0.10. 


j = O.IÎJ. 


O.SO 


0.876 


0.593 


0.448 


0.76 


0.272 


0.171 


0.123 


0.5i 


0.848 


0.573 


0.432 


0.77 


0.254 


0.159 


0.114 


0.52 


0.821 


0.554 


0.417 


0.78 


0.236 


0.147 


0.105 


«.53 


0.794 


0.534 


0.402 


0.79 


0.219 


0.135 


0.096 


0.54 


0.768 


0.515 


0.387 


0.80 


0.202 


0.124 


0.088 
0.080 


0.55 


0.742 


0.496 


0.372 


0.81 


0.186 


0.113 


0.56 


0.716 


0.478 


0.358 


0.82 


0.170 


0.103 


0.073 


0.57 


0.691 


0.460 


0.344 


0.83 


0.155 


0.093 


0.066 


0.58 


0.666 


0.442 


0.330 


0.84 


0.140 


0.084 


0.059 


0.59 


0.641 


0.424 


0.316 


0.85 


1.126 


0.075 


0.052 


0.60 


0.616 


0.407 


0.303 


0.86 


0.112 


0.066 


0.046 


0.61 


0.591 


0.390 


0.290 


0.87 


0.099 


0.058 


0.040 


0.62 


0.567 


0.373 


0.277 


0.88 


0.086 


0.050 


0.035 


0.63 


0.543 


0.557 


0.264 


0.89 


0.074 


0.043 


0.030 


0.64 


0.520 


0.341 


0.252 


0.90 


0.063 


0.036 


0.025 


0.65 


0.497 


0.325 


0.240 


0.91 


0.053 


0.030 


0.020 


0.66 


0.475 


0.309 


0.228 


0.92 


0.043 


0.024 


0.016 


0.67 


0.454 


0.294 


0.216 


0.93 


0.034 


0.019 


0.012 


0.68 


0.432 


0.279 


0.205 


0.94 


0.026 


0.014 


0.009 


0.69 


0.411 


0.264 


0.194 


0.95 


0.019 


0.010 


0.006 


0.70 


0.390 


0.250 


0.183 


0.96 


0.012 


0.006 


0.004 


0.71 


0.369 


0.236 


0.172 


0.97 


0.007 


0.003 


0.002 


0.72 


0.349 


0.222 


0.162 


0.98 


0.003 


0.002 


0.001 


0.73 


0.329 


0.208 


0.152 


0.99 


0.001 


0.001 


0.000 


0.74 


0.310 


0.195 


0.142 


1.00 


0.000 


0.000 


0.000 


0.75 


0.291 


0.183 


0.132 
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ARTICLE in. 

POMtXBS PRATIQUES POCR LE CALCUL DES MACHINES DE WATT A SIMPLE ACTION , ET 

EXEMPLE DE LEUR APPLICATION. 

Pour former les équations numériques propres au calcul de ces machines , il 
faut observer que , puisqu'on y emploie la condensation , la valeur des constantes 
m et n du volume spéciflque de la vapeur doit être , en mesures anglaises , 

m» 4,100,000, 
n = 250. 

Quant à la pression absolue de la vapeur dans la chaudière , elle est , en général , 
comprise entre 15 et 18 livres par pouce carré. Ainsi , l'on aura moyennement 

P ss 16.5 X 1^^ Ibs. par pied carré. 

La pression p subsistant , non dans le condenseur, mais dans le cylindre à vapeur 
lui-même , après condensation imparfaite de la vapeur , varie considérablement dans 
les différentes machines , selon la perfection de leur construction. C'est pourquoi on 
ne peut la connaître exactement que par l'observation de Yindkateur appliqué au cy- 
lindre lui-même , ou au moins par le manomètre appliqué au condenseur. Dans la 
plupart des cas , on ne pousse la condensation que jusqu'à la pression d'environ i .95 
livre par pouce carré , dans le condenseur , ce qui correspond à-peu-près à 4 livres 
par pouce carré dans le cylindre à vapeur. Cependant , il arrive souvent aussi que 
Tabondance d*eau froide , dans les machines d'épuisement , permet de réduire la 
pression du condenseur à 0.75 livre par pouce carré, et, dans ce cas, la pression dans 
le cylindre peut descendre & deux livres par pouce carré environ. La valeur de p 
variera donc entre ces limites , mais on aura plus généralement 

pas 4 X 1^^ Ihs. par pied carré. 

Pour avoir tous les élémens du calcul , il faudrait encore connaître la valeur 
précise des frottemens /*, /^' et i, afin de la substituer dans les équations algébriques 
déjà obtenues. A cet égard , nous manquons d'expériences spéciales en nombre suffi- 
sant. Cependant , en continuant d'assimiler les machines de Watt à simple action i 
celles de Watt à double action , on doit remarquer qu'il y a bien peu de différence 
entre elles sous le rapport du frottement proprement dit , car les premières ont de 
moins quelques pièces, savoir : le volant, la manivelle et l'arbre découche; mais elles 
ont de plus le contre-poids qui remplace les pièces supprimées ; et , à l'égard des 
pompes de service , dont le travail est compris dans le frottement , il n'y a de diffé- 
rence que pour la pompe d'air. Or, le travail de cette pompe consiste d'abord à enlever 
du condenseur l'eau qui y a été injectée ; et , en outre , pendant tout le temps que 
cette eau met à s'écouler dans le réservoir d'eau chaude , il faut que le piston de la 
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pompe d'air surmonte la résistance de la pression atmosphérique diminuée de celle 
du condenseur. En prenant Teau dlnjection à la surface du sol , le travail de la pompe 
d'air excède donc celui des deux autres pompes , de tout Teffort nécessaire pour exé- 
cuter cette seconde action ; et celle-ci est d'autant plus grande que Finjection d'eau 
froide est plus considérable , puisqu'il en résulte plus de durée dans son écoulement 
et une moindre pression sous le piston de la pompe. Quand la pression du condenseur 
est de 1 .25 livre par pouce carré , la résistance de la pompe d'air peut s'élever à-peu- 
près au quart du frottement total. Ainsi , en observant que cette pompe est mise en 
jeu dans la course montante , et les deux autres pompes dans la course contraire , et 
se reportant à ce qui a été dit chap. VU, art. II , § I , c'est-à-dire en représentant 
par d le diamètre du cylindre de la machine exprimée en pieds , et par /** et /** le 
frottement , dans chacune des deux courses , exprimé en livres par pied carré de 
la surface du piston à vapeur , on aura approximativement 

' ~ d' ' ~ IT" 

La valeur moyenne du frottement dans les deux courses restera alors la même que 
dans une machine de Watt à double action ordinaire. Mais si, au moyen d'une injection 
plus considérable d*eau froide , on réduit la pression dans le condenseur au-dessous 
de 1.2S livre par pouce carré, alors la valeur de f et surtout celle de f^ subiront 
des augmentations de plus en plus considérables , sans que nous puissions les fixer 
d'une manière précise. 

A cet égard, nous devons citer ici que, dans une expérience faite par M. Wicks- 
teed , et que nous rapporterons plus loin , le frottement d'une machine de Watt à 
simple action, à cylindre de 5 pieds de diamètre, a été trouvé, dans les deux 
courses, de 87 et 269 livres par pied carré. Mais comme, dans cette machine, la 
pression du condenseur était réduite à 0.49 livre par pouce carré, et que les nom- 
bres obtenus comprennent le frottement de la pompe d'épuisement, qui ne fait pas 
réellement partie du frottement de la machine, ainsi que le choc produit à la fin 
de la course montante qui n'a lieu que lorsqu'on arrête le piston sans fermer la 
soupape d'équilibre , nous préférons faire connaître ces résultats comme renseigne- 
mens , que de les admettre comme données ordinaires. 

Relativement à la quantité ^, ou au frottement additionnel dû à la charge, nous: 
avons fait remarquer déjà plusieurs fois que , dans les divers systèmes de machines ,. 
cette quantité ne doit suivre que des variations analogues à celles du frottement de 
la machine sans charge, puisque ces deux frottemens dépendent également de la 
complication des pièces propres au système de la machine. Dans le cas qui nous 
occupe, nous laisserons donc à la quantité i la même valeur que nous lui avons 
attribuée jusqu'ici ; c'est-à-dire que nous ferons , jusqu'à déterminaison spéciale, 
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Enfin , dans ces machines comme dans les précédeiMes , nous éraluerons è O.OS de 
la vaporisation totale la quantité d*eau enlevée & Tétat liquide avec la vapeur* 

Les formules numériques se formeront en substituant , dans les équations algé» 
briques, la valeur des constantes. Cependant, comme la pression dans la chaudière 
varie dans les différentes machines, ainsi que la pression de condensation, et que 
les évaluations que nous venons de donner des frottemens ne sont que temporaires» 
nous nintroduirons dans les équations numériques que les valeurs de m et n. Alors 
elles produiront les formules suivantes. 

Fortnuleê pratiques pour les machines de WaU à simple action. 

(mesures anglaises) 

CAS d'une charge ou d*uxe vitesse quelconques, avec un contre-poids et une détentk 

DONNÉES, QUELCONQUES. 

-ximnnnl. Lï^ y~(<-f^)r 

Vitesse du piston , en pkdb , pv 
minute. 

T = 4,100,000 -L.ilî (j£^- r) - j^[«»tp+r+{i +*)r]- 

Charge utile du piston, en livres. 

4,100,000 '/ + ac * A' — (1+^)*" 

Vaporisation effective, en piedscubes 
d*ean , par minute. 

E. u. = arv Effet utile , en livres élevées à I 

pied , par minute. 

£. u. ch. = '^ôSS' * * * ^^^^ ^^'^^ ' ^^ chevaux. 

E.u.llb. 00. = -=p Effet utile de I livre de combustî* 

^ Ue , en livres élevées à i pied. 

E. u. 1 p.e. = «-^ Effet utile de i pied cube d*eaa vapo- 
risé , en livres élevées à I pied. 

Q. 00. pr. i ch. = — ^ Quantité de combustible , en livres , 

'^ qui produit l'effet d'un cheval. 

Q. e. pr. i ch. = — ^^^— Quantité d*eau, en pieds cubes , qui 

produit Teffet d'un cheval. 

E«u.€b.pr.ilb.co.s ç-^jr^ Effet utile , en chevaux , produit par 

*"*" ^ livre de combustible. 

E.u.eh.pr. Ip. c. =:-;-^^^ Effet utile , en chevaux , produit par 

'''^""" ^ pied cube d'eau vaporisé. 
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CAS DU MAXIMUM d'eFFET UTILB , AVEC UN CONTRE-POIDS ET UNE DÉTENTE DONNÉS 

QUELCONQUES. 

9" = fiOO,000 y^?? . j^ • — • siêTrrD- Vitesse du maximum d'effet utile , 

rtc rtc o 250 + P en pieds , par minute. 

ar'==aili^f^-rJ(2W)4.P)-'j-^^ 

Charge du maximum d'effet utile , 
en livres. 

S 5= '^^ . Iti . Lif . { 250 1 P ). Vaporisation effective , en pieds 
4,100,000 If 2c l cubes d'eau, par minute. 

E. u. mtx. = ar*v* Effet utile maximum , en livres éle- 
vées à 1 pied y par minute. 

CONTRE-POIDS QUI PRODUIT LE MAXIMUM d'eFFET UTILE , AVEC UNE DÉTENTE DONNÉE 

QUELCONQUE. 

*^ i "^1 + * i + «r*rtc' 2IJ0 + P 

Condition qui fixe la clôture la plus 
favorable de la souppe d'équili- 

bre , ou la valeur de y 

n = y ( 2îK) + P ) A" t r' + />"• • • • Contre-poids correspondant , en li- 
vres, par pied carré de la surface 
du piston. 

DÉTENTE QUI PRODUIT LE MAXIMUM ABSOLU D*EFFET UTILE. 

— = — aLI Détente approximative du maximum 

' ^^^ absolu d'effet utile. 

Les quantités A:* et k^^ contenues dans ces formules sont des fonctions de F et de T, 
que Ton trouvera toutes calculées dans les Tables que nous avons données un peu 
plus haut; mais, si Ton n'a pas ces Tables sous les yeux, on pourra en trouver faci- 
lement la valeur, ainsi qu'il a été expliqué § III, art. II de ce chapitre. 

Pour montrer maintenant une application de ces formules, nous calculerons les 
effets que devait produire la machine de ce système , établie & Old-ford , East Lon- 
don Waterworks, et soumise, par M. Wicksteed, à une expérience dont la durée 
a été de 58. S heures, et dans laquelle cet habile ingénieur a développé une exac- 
titude qui rend ses observations tout-à-fait précieuses pour la science. (Voyez :An 
expérimental enquiry conceming the Comish and Watê pumping engines , by Thomas 
Wicksteed. John Weale, London^ 1841). 

La machine présente les dimensions et données suivantes : 

Diamètre du cylindre, 60 pouces; ou surface du piston, tige déduite, f|:9 19.507 
pieds carrés. 
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Course du piston, {sa 7.91 pieds. 

r 

Portion de la course descendante parcourue ayant la détente, 5 pieds , ou -t-=s 0.63. 

Portion de la course montante parcourue au moment de la clôture de la soupape d*ëqui- 

libre , 7.91 pieds , ou y sa i , le piston étant arrêté par Fadmission de la vapeur dans 

le cylindre. 
Liberté moyenne du cylindre au sommet et au bas du cylindre, |^ de la course totale , 

OUysO.i. 

Pression absolue de la vapeur dans la chaudière, 47.70 livres par pouce carré , ou 
P =s â549 livres par pied carré. 

Pression absolue dans le condenseur, 0.49 livre par pouce carré , ou dans le cylindre i 
vapeur^ selon l'évaluation indiquée plus haut, i.57 Ib par pouce carré; ce qui donne 
p = 226 livres par pied carré. 

Vaporisation observée dans la chaudière, 482,307 livres d'eau en 98.5 heures; ce qui , 
après déduction de l'eau condensée dans Tenveloppe extérieure du cylindre et mesurée 
directement, donne une vaporisation brute de 0.813 pied cube d'eau par minute, 
et, en en retranchant, selon notre évaluation , ^ pour l'eau entraînée k l'état liquide 
avec la vapeur, donne, pour b vaporisation effective ^ S = 0.772 pied cube d'eau par 
minute. 

Consommation de houille de première qualité du pays de Galles, I livre pouf 8.301 livres 
d'eau vaporisée ; ce qui fait 6.2j7 livres de houille par miuute , ou N = 6.257. 

Contre-poids, ou prépondérance du balancier , du côté opposé au cylindre , 2.120 livres 
par pouce carré de la surfaoe du piston , ou n =s 305 livres par pied carré. 

Charge de la pompe préparatoire , ou pompe foulante mise en jeu dans la course mon- 
tante du piston II vapeur , 0.25 livre par pouce carré de la surface du piston , ou 
f"= 0.25 X *^*^ Il^s par pied carré. 

Frottement de la machine sans charge , et non compris le travail de ses pompes de ser- 
vice , 0.483 livre par pouce carré de la surface du piston (*] ; et , en y ajoutant 
pour la pompe d'eau froide 0.104 livre , et pour la pompe d'eau chaude 0.019 livre, 
selon les mesures prises directement , fait en tout 0.606 livre par pouce carré ; ce qui 
donne pour le frottement total de la machine sans charge , dans la course descen- 



(*) Pour obtenir ce frottement, H. Wicksteed a pris exactement la Taleur da contre-poids, ou pré- 
pondérance du balancier du côté opposé au piston ; puis , comme la course montante n'est exécutée qoa 
par cette prépondérance , il en a retranché la force nécessaire pour Faction de la pompe préparatoire 
et de la pompe d*air , et le rcslc a donné une évaluation approchée du frottement. Bf ais , comme , pour 
éteindre !*artion du rontrc-poids , il y avait , outre le frottement propre de la machine , le choc pro- 
duit par TadmisMon anticipée de la vapeur contro le piston, avant la fin de la course montante, ainsi 
que le frottement du piston de la pompe d'épuisement et la résistance de Teau , au passage des clapets, 
avec une vitesse quadruple de celle de la machine , on voit que le nombre obtenu serait trop fort pour 
représenter le frottement seul de la machine , et qu'on ne doit l'admettre que pour la machine soumise i 
rexpéricnce et en y comprenant les résistances ci-dtssus. La résistance de la pompe d'air donnée nn p«u 
plus loin parait également plus considérable que d'ordinaire. 
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ÛBDÊe^psszSl Innrea par pied carré; et, dans la course montante , en y ajoutant 
pour la pompe d'air 1.388 livre par pouce carré, donne pour le frottement dans cette 
course f**» 269 Ibs. 

Dans les conditions précédentes , la machine soumise à l'expérience a donné 39,901 
coups de piston en S8.S heures, ce qui fait une vitesse de 89.92 pieds par minute; 
et la masse d'eau élevée par les pompes, et vérifiée par mesure directe, formait une 
chaire de 9.23S livres par pouce carré de la surface du piston. 

Avec ces données nous allons donc chercher quels sont les effets que devait pro- 
duire cette machine. 

En substituant, dans les formules, les valeurs données plus haut, supposant la 

machine réglée comme elle Tétait dans rexpérience , c'est-à-dire avec la détente -?- =: 

0.63, le contre^poids de 2.120 livres par pouce carré, et, en outre, la soupape d'é- 
quilibra fermée à la fin seulement de la course descendante, ou /" = /; puis , cher- 
chant, d'après Téquation (2)^ la charge que la machine devait soulever à la vitesse 
de 90 pieds par minute , on obtient d*abord les résultats contenus dans le tableau 
suivant. * * ' 

Effets de la machine, avec la détente, la clôture de la soupape ^équilibre et le con- 
tre-poids fixés. 

--=0.63. ^=1, -^4 = 2,120. 



V = 90 

or = 27,143 

, . , " j ' aV * ••»••• • • ^* ".005 

144 



S «t 0.772 

K. u = 2,442,870 

B.u.ch = 74 

E. u. 1 Ib. co. . . . = 390,430 

E. u. 1. p. e s= 3,164,300 

Q. co. pr. 1. ch. . • = 0.85 
Q. e. pr. 1 ch. . . . = 0.0104 
E.u. ch. pr. 1 Ib.co. = 11.85 
E. u. ch. pr. 1 p. e.. = 95.89 

Ensuite , en supposant la machine réglée à divers degrés de détente , et cherchant 
pour chacune de ces détentes, d*abord la clôture la plus favorable de la soupape 
d'équilibre d'après l'équation (7), puis le contre-poids correspondant de la machine 
d'après l'équation (8), ensuite la charge ou la vitesse la plus avantageuse pour la 
machine avec celte détente et cette clôture de la soupape d'équilibre, d'après les 
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équations (6) et (5); enfin , cherchant, comme il a été expliqué, parmi toutes les 
détentes qu'on peut supposer à la machine, celle qui lui fera produire son maxi- 
mum absolu d*effet utile, et, calculant les effets de la machine, dans chacun des 
cas supposés , on obtient les résultats contenus dans le tableau suivant. 

Effets de la machine avec diverses détentes^ et avec le contre-poids et la charge le 

plus convenables à chacune de ces détentes respectives. 

Mtximam d*effet utile, 
-j- = 0.63 . . . 0.50 . . . 0.29 

P' 
-j- = 0.88 . . . 0.87 . . . 0.85 

Jî- = 2,8! . . . 2.77 . . . a.66 

U4 

t)» = 94.72 . • . ii6.90 . . . 183.35 

ar» = 27,806 • . . 24,816 . . • 17,314 

--^ = 9.899 . . . 8.834 • . . 6.164 

144 

S = 0.772 . . . 0.772 • . • 0.772 

£. u = 2,633,720 . . • 2,901,100 . • . 3,174,240 

E. u. ch = 80 ... 88 ... 96 

E. u. 1 Ib. co. . . . = 420,930 . . • 463,660 • • . 507,320 

E. u. 1 p. c. . . . = 3,411,500 . . . 3,757,900 . • . 4.111,700 

Q. 00. pr. 1 ch. . . = 0.078 . • . 0.071 • . • 0.065 

Q. c. pr. 1 ch. . . = 0.0097 . . . 0.0088 . • . 0.0080 

E.u.ch.pr.llb.co. = 12.76 ... 14.05 ... 15.37. 

E. u. ch. pr. 1 p. c. = 103.40 . . » 113.90 • • • 124.60 

En jetant les yeux sur le premier de ces tableaux, on trouve que la machine 
étant réglée comme dans rcxpérience, devait, à la vitesse de 90 pieds par minute, 
élever une charge de 9.663 livres par pouce carré du piston. Or, rexpérienoe a 
donné, pour cette vitesse, une change de 9.235 livres par pouce carré. On voit 
donc d*abord qu il y a un accord remarquable entre le calcul et Tobservation ; car 
on doit remarquer que , si Ton avait des données suffisantes pour évaluer la résis* 
tance de Teau dans les tuyaux d'ascension, cette quantité devrait être soustraite du 
nombre 9.663 Ibs, pour avoir la charge vraiment utile; et, par conséquent, le 
résultat du calcul s'approcherait encore davantage de celui de l'expérience. 

Ensuite , on voit , de plus , que , si le travail de la machine permettait d*y em- 
ployer une détente plus considérable , et , par conséquent , une charge moins forte, 

p 
on pourrait , en la râlant & la détente -j" "= 0.50 , lui donner une forœ de 88 

chevaux environ • et , en la réglant à la détente du maximum absolu d'effet utile. 
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lui donner une force de 96 chevaux, au lieu de 74 chevaux , qu'elle produit dans 
son règlement actuel. Néanmoins, comme ces règlemens supposent des charges très- 
faibles qui peuvent se trouver incompatibles avec Tétat actuel des pompes, que 
remploi d'une détente trop considérable et d'une clôture trop prompte de la sou- 
pape d'équilibre produirait beaucoup d'irrégularité dans le mouvement, et enfln, 
qu'une trop grande vitesse du piston serait nuisible à la conservation de la machine 
elle-même, nous ne citons ce dernier résultat que pour montrer le point dont on 
doit se rapprocher le plus possible pour le meilleur usage de la machine. Il est 
entendu , en effet , que parmi les résultats fournis par les formules , on ne peut 
adopter que ceux qui seraient applicables au cas dont on s'occupe , et qui ne pré- 
senteraient pas , du reste , d'inconvéniens dans la pratique. 

Pour obtenir les mêmes formules en mesures françaises , il faut observer que 
les valeurs que nous avons indiquées pour les constantes reviennent aux suivantes : 

Constantes du volume de la vapeur^ 

m == 20,000,000, 

n = 1200. 

Pression absolue de la vapeur dans la chaudière , P = i i 596 kilogrammes par mètre carré. 
Pression ordinaire de condensation dans le cylindre , p = 2810 kilog. par mètre carré. 

Frottement de la machine non chargée ^ dans la course descendante, pour un cylindre dont 

375 
le diamètre d est exprhné en mètres, /^ = — kilogrammes par mètre carré de la sur- 

525 
face du piston; et , dans la course montante /^*=—r- kilogrammes par mètre carré. 

Frottement additionnel de la machine par unité de la résistance imposée à la machine , 

i de cette résistance , ou ^ = 0.i4« 
Vaporisation effective , ou après déduction de l'eau entraînée à l'état liquide avec la vapeur, 

0.95 de la vaporisation brute. 

En faisant les substitutions convenables, on obtient les formules suivantes. 

Formules pratiques pour les machines de Watt à simple action 

( mesures françaises ). 

CAS d'une charge ou d'une vitesse quelconques , AVEC UN CONTRE-POIDS ET UNE 

DÉTENTE QUELCONQUES. 

_ S l A'~(itJ)r 

''""^'"""'"^T"r+c'(it*)rt i2oo t pt rt (it*)r' 

Vitesse du piston, en mitres, par 
minute. 



or 



= 2O,00O,O0ol.ilÇ(^-r)-^-^^[!20Otptr 



Charge utile du piston , en kilo- 
grammes. 
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20,000,000 " ^ + 2c * *'-(ltJ)r ' 

Vaporisation effectÎTe , en mètres 
cubes d'eau , par minute. 

E. u. = arv EiFet Utile , en kilogrammes Heyés k 

i mètre , par minute. 

E. a. ch. = -TgnjT. Effet utile , en chevaux. 



E. u. 1 k. co. = -r^ Effet utile de i kilogramme de com- 
bustible, en kil. ëlerés à I mètre. 



M 



E.u. Im.e. = ^^ Effet utile de! mitre cube d*eaa, en 

kilogrammes élevés à i mèlie. 

Q. co. pr. i eh. =: Quantité de combustible, en kîlog., 

*^ qui produit l'effet d'un cheval. 

Q.e.pr. icfa. r= Quantité d'eau, en mètres cubes, qui 

""* produit l'effet d'un cheval. 

E.a.eh.pr.lk«co. = TngTj-j^ Effet utile , en chevaux , produit par 

^^ kilogramme de combustible. 

B,u.ili.pr. f m.e. :s «jn^ Effet utile, en chevaux, produit par 

mètre cube d'eau vaporisé. 

CAS DO MAXlMini D*EFPBT UTILE » AVEC UN COIlTBB-POmS ET VHZ DETENTE DONNÉS. 

©• ^ 20,000,000 ^iîS . — ^ • vAiLn » Vitesse du maximum tfcffel utile , 

r + c i +e a laootP en mètres , par minute. 

•r' = aLJLîJJL-A-J(1200 + P)-j^[i200+p + r + (i+Ori. 

Charge du maximum d'effet utile , 
en kilogrammes. 

^ ^ M-dùrt6ôrt ' TTSi — T" ^ *** + ^ ^' Vaporisation effective , en mètres 
^ ' < + » cubes d'eau , par minute. 

E. u.naz. = orV Effet utile, en kilogrammes élevés 

à i mètre , par minute. 

CONTRE-POIDS QUI PRODUIT LE MAXIMUM d'eFFET UTILE , AVEC UNE DÉTENTE DONNÉE. 

i^r^e r i f_ 1200 + pt/' f (^^^^)^ 

'^ l it# itd'rtc i200 4.p • 

Condition qui fixe la clôture de 

la soupape d'équilibre, ou la 
r» 

valeur de -j . 

U = ^^ ( 1200 1 P ) A" + r t /»". . . . Contre-poids correspondant , en ki- 
logrammes , par mèlrc carré de 
la surface du piston. 



L. 
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HÉTBHTE on nODCIT LB HAinRIH USOLC I»*EFFET ITILE. 

Si Ton vait soumetlre au calcul la aièaie imrJMnf qw noiif aTont cilée plus 
haut, on tara pour ses 



Uamètre do cylindre , 1.524 oiètre , oo soiûiee do pishm , tige dédoîfe, 14= I.8IÎ 

mèCM carré. 
GNirse ioUle do pislMi , 1= 2.410 mètres. 

r 

Portion de la course descendanle pareoorue avant la détente, 1.524 mètre, oo , 1 0.61. 

Ptetion de la course montante pucoome ao moment de la dMare de b ampape^ ^iqn- 

/If 
libre, 2.410 mètres , on — ^i, le piston étant arr^ par Fadmisâon de la Tapeur 

dans le cylindre. 
Liberté moyenne da cylindre, an sommet et an bas du cylindre, ^ de la course, oo 

-1 = 0.1. 

Pression abscrfne de la Tapeur dans la duiudiere, 1.2439 kilognuBme par centîmèlre 
earré , on P = 12439 kilogrammes par mètre carré. 

Pression absolue dans le condenseur , 0.0344 kilogranune par centimètre carré , ou dans 
le cylindre à vapeur, 0.ii03 kilogramme par centimètre carré; ce qui donne p = 1103 
kilogrammes par mètre carré. 

Vaporisation observée dans la cbaudià*e, 82,661 kilogrammes d'eau en 58.5 heures; œ 
qui , après déduction de Feau condensée dans FenTcloppe extérieure du C3iindre et 
mesurée directement , donne une Taporisatîon brute de 0.02301 mètre cube d*eau par 
minute , et , en en retranebant , selon notre évaluation , ^ pour Feau entraînée a Fétat 
liquide avec la vapeur, donne pour la vaporisation effective, S = 0.02187 mètre cube 
d'eau par minute. 

Consommation de bouille de première qualité du pays de Galles , 1 kilognumne pour 
8.301 kilogrammes d'eau vaporisée, ce qui fait 2.837 kilognunmes de bouilk par mi- 
nute, ou N = 2.837. 

Contre-poids, ou prépondérance du balancier et des pompes , du côté opposé au cylindre, 
0.1490 kilogramme par centimètre carré de la surface du piston, ou D = 1490 kî- 
logranunes par mètre earré. 

Charge de la pompe préparatoire, ou pompe foulante mise en jeu dans la course mon- 
tante du piston à vapeur, />** = 176 kilognunmes par mètre carré. 

Frottement de la machine sans charge et non compris le travail de ses pompes de service , 
0.03394 kilogramme par centimètre carré de la surface do piston , et, en y ajoutant , 
pour la pompe dVau froide, 0.00731 kilogramme, et pour la pompe d*eaa chande, 
0.00133 kilogramme, selon les mesures prises directement, fait en tout , dans la coorse 
descendante , 0.0426 kilogramme par centimètre carré, ou /^ = 426 kilograrames par 
mètre carré; et de même , dans la c^Mirse montante, avec la pompe d*aîr qui rcmplaee 
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les deux précédentes et dont la résistance est 0.0975 kilogramme par cenlimètrc carré , 
/^* = 4315 kilogrammes par mètre carré de la surface du piston. 

En introduisant ces données dans les formules , consenant d*abord à la machine 
la détente, le contre-poids et la clôture de la soupape d'équilibre indiqués, et cher- 
chant la charge que, dans ces conditions, la machine devait élever à la vitesse de 
27.43 mètres par minute; puis ensuite, supposant qu*on règle la machine à di- 
verses détentes . et qu*on lui donne en même temps le contre-poids , la clôture de la 
soupape d'équilibre et la charge qui produisent le maximum d'effet utile pour cha- 
cune de ces détentes respectives , on obtient les résultats contenus dans les tableaux 
suivans. 

Effkts de la machine avec la détente , la clôture de la soupape d'équilibre et le 

contre-poids fixés. 

P /" n 

_«0.65, -^ = ,, ^j^gg^ = 0.1490. 

t; = 27.45 

or =« 12,307 

— 1- as 0.679 

10000 

S = 0.02187 

E. a ^ 337,590 

E.u.ch = 75 

E. u. 1 k. co. . . = 119,000 
E. u.lm.e. • • • B 15,437,000 
Q,co.pr.lch. • • s= 0.033 
Q. e. pr. 1 ch. • . = 0.00029 
E.u.ch.pr.lk.co. ss 30.24 
E.u.ch.pr.lm. e. =: 3431 

Effets de la machine avec diverses détentes et avec le contre-poids , la clôture de la 
soupape d'équilibre et la charge le plus convenables à chacune de ces détentes 
respectives. 

Majûmum tbsola d^effet otile. 
JL = 0.«5 . • . 0.50 ... 0.29 

^ = 0.88 . . . 0.87 • . . 0.85 

-^. = 0.1975 . . . 0.1947 . . . 0.1869 

10000 

u' = 28.87 . . . 35.63 . . . 55.88 

nr* « 12,608 . . . 11,252 • . . 78,504 
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j^—. =0.696 

10000 

S fc: 0.02187 

E.u . = 363,970 

E. U. Ch :=: 81 

E. u. 1 k co = 128,300 

£. u. 1 m. e s= 16,643,000 

Q. co. pr. 1 ch. . • • =: 0.031 

Q. e. pr. 1 ch = 0.000S7 

E. u. ch. pr. 1 k co. = 32.61 
E. u. ch. pr. 1 m. e. = 3699 



. 0.631 



Haximam absola d*effet utile. 



• 0.433 



0.03187 


. .. 0.02187 


400,920 


. . . 438,660 


89 


...97 


i 41 ,320 


. . . 154,630 


18,332,500 . 


. . . 20,058,600 


0.028 


. . . 0.025 


0.00025 


. .. 0.00022 


35.92 


. . . 39.30 


4074 


... 4458 



a 
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CHAPITRE XII. 



MACHINES DE CORNWALL A SIMPLE ACTION, 



OQ 



MACHINES A SIMPLE ACTION , A HAUTE PRESSION, A DÉTENTE ET A CONDENSATION. 



ARTICLE I. 



DESCRIPTION DE LA MAGBINB. 



Les machines de Clornwall à simple action sont des machines à simple action , à 
haute pression, à détente et à condensation. Elles diffèrent de celles de Watt à 
simple action dont nous venons de nous occuper : l"*. en ce que les machines de 
Cornwall sont à haute pression , c'est-à-dire que la vapeur est élevée dans la chau- 
dière à une pression absolue qui varie de 30 à 60 et même à 80 livres par pouce 
carré , ou de 2 à 4 ou 5 atmosphères : 2^. en ce que la détente de la vapeur y est 
portée beaucoup plus loin que dans les machines de Watt, puisqu'on y arrête quel- 
quefois l'admission de la vapeur dans le cylindre , après que le piston a parcouru un 
dixième seulement de sa course , ce qui n'est praticable qu'à cause de la haute pres- 
sion initiale de la vapeur ; et S"", en ce que l'effet utile, ou l'élévation de l'eau dans 
les pompes d'épuisement , y est produit , non pendant l'action immédiate de la va- 
peur dans le cylindre , mais pendant la descente du contre-poids. 

Dans ces machines , la vapeur est d'abord introduite au-dessus du piston , tandis 
que le vide est opéré au-dessous, c'est-à-dire, tandis que la partie inférieure du cy« 
lindre communique avec le condenseur. L'effort de la vapeur commence donc à faire 
descendre le piston^ en enlevant en même temps un contre-poids considérable , qui 
n'est autre chose que la partie non équilibrée de la maîtresse tige des pompes d'épui- 
sement , suspendue à l'extrémité opposée du grand balancier. Après que la vapeur a 
été admise pendant un certain temps dans le cylindre, la soupape d'admission se 
ferme, et le piston ne continue plus son mouvement que par l'effet de l'impulsion 
qui lui a été communiquée à l'origine de sa course , et par la détente de la vapeur 
qui a été interceptée dans le cylindre. La force motrice du mouvement décroissant 
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donc dès-Iors de plus en plus , tandis que la résistance reste k même , le piston di- 
minue rapidement de vitesse, et finit par s arrêter ; mais , si l'on a d'abord admis 
dans le cylindre une quantité suffisante de vapeur , il est poussé juste au bout de sa 
course , sans s'arrêter auparavant. 

Alors la soupape d'éduction se ferme , et eelle d'équilibre s'ouvre. Cette soupape 
ouvre la communication entre le haut et le bas du cylindre; de sorte que la vapeur 
se répand aussitôt des deux côtés du piston , et que celui-ci se trouve pressé égale- 
ment sur ses deux laces, ou en équilibre dans la vapeur. Dès ce moment , il n'existe 
plus aucune force motrice au-dessus du piston, et , comme le contre-poids enlevé pen- 
dant TactioD de la vapeur presse toujours de tout sod poids pour redescendre , il fait 
remonter le piston et le ramène au sommet du cylindre , en produisant en même 
temps l'effet utile, c'est-à-dire en produisant l'action des pompes d'épuisement. Quand 
le piston est parvenu près de la fin de sa course montante, la soupape d'équilibre 
se referme , et la vapeur interceptée au-dessus du j^ston se comprime de plus en plus 
et finit par le ramener au repos : alors les soupapes d'admission et d'éduction s'ou^ 
^lent de nouveau par Faction de la cataracte, la machine fournit une nouvelle course 
dmeeddante , et ainsi de suite. 

la pi, XX représente une raaehine de ee système , exécutée sur les dessins de 
M. W. West, de Saint -Blarey (Cornwall), l'un des ingénieurs les plus renommés 
pour h construction de ces bdles machines. Le cylindre a 80 pouces de diamètre 
ior une course de piston de 13 pieds. C'est donc une des plus grandes en usage , 
quoiqu'on en ait fait récemment de dimensions plus considérables encore. Les cbau* 

« 

dières sont à foyer intérieur avec tube bouilleur , c'est-à-dire de la forme représentée 
pi. UI{fig. 31 et 23), et décrite chap. III, S I- 

Le cylindre à vapeur est représenté en C. Il est contenu dans une enveloppe mé- 
talliqae ce , formant un second cylindre autour du premier , mais laissant entre eux 
un petit intervalle dans lequel pénètre la vapeur de la chaudière. Cette vapeur y arrive 
parle tuyau c, qui sert en même temps à reconduire à la chaudière l'eau qui a pu 
s^f former par condensation. En outre , tout ce système est revêtu d'une enveloppe 
de feutre, ou renfermé dans une caisse en bois assemblée à l'entour et remplie de 
cendres tamisées. La même précaution est adoptée pour le tube d'apport de la va- 
peur , ainsi que pour les boites à soupapes ; enfin , le couvercle du cylindre est sur- 
monté d'un faux couvercle i^i^, laissant un intervalle qu'on remplit également de 
cendres, de sciure de bois, ou d'autres substances peu conductrices du calorique. 
Par ce moyen , la vapeur ne perd aucune portion de sa chaleur , par radiation , 
pendant son action dans la machine. Les petits godets c" , c" servent à faire péné- 
trer de rhnile dans le cylindre pour graisser le piston. Celui-ci est à garniture de 
chanvre et entouré d'un anneau compresseur qui permet de serrer ou de réparer la 
garniture sans difficulté , et sa tige sort du cylindre en traversant une boite à étoupes , 
comme nous l'avons expliqué chap. III , % Y. 



1 
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La Tapear arrive de la chaudière par le tube à Tapeur , qui est fixé en s {fig. 93), 
et elle traverse d'abord une soupape régulatrice r, dont Touverture est réglée , seloD 
le besoin de la machine , par la tringle à vis de rappel r* et la poignée à manivelle 
r**. La tringle r* , en tirant sur un levier semblable au levier 6, {fig. 9i ) , mab 
caché derrière celui-ci , soulève plus ou moins la soupape régulatrice , qui est d*aiU 
leurs conique et semblable a celles que nous avons décrites chap. III , S VIII • 

Après avoir traversé la soupape régulatrice r , la vapeur pénètre dans une boite 
à soupapes qui contient les soupapes d'admission et d'équilibre a et 6 {fig* 99). On 
en voit la disposition intérieure , en recourant & la fig. 79 pi. XF. Cette boite est 
divisée en trois compartimens : celui du haut communique avec la soupape régu- 
latrice ou le tube à vapeur ; celui du milieu communique avec l'intérieur du cylin- 
dre 'y et enfin , celui du bas communique avec la colonne d'équilibre. Sur la cloison 
qui sépare le premier et le second de ces compartimens est fixée la soupape d^admis- 
sion a et sur la cloison qui sépare le second et le troisième compartimens est placée 
la soupape d'équilibre ; de sorte que , suivant celle de ces deux soupapes qui se 
trouve ouverte , le cylindre est mis en communication , soit avec la vapeur de la 
chaudière , soit avec la colonne d'équilibre. Cette disposition a déjà été expliquée 
avec plus de détails, en décrivant la machine de Cornwall à double action, chap. YIII, 

art. L 

Dans la pg. 92, les trois soupapes, régulatrice, d'admission et d'équilibre, soni 
vues à la suite l'une de l'autre en r, a et 6. Dans la pg. 91 , la soupape d'équilibre 
est seule représentée en 6 ; lorsqu'elle est fermée , et la soupape d'admission ouverte , 
la vapeur passe de la chaudière dans le compartiment du milieu d de la boite à sou- 
papes , d'où elle pénètre dans le cylindre par le port supérieur D. Lorsqu'elle est 
ouverte, au contraire, et la soupape d'admission fermée, la vapeur sort du cylindre 
par le port D , descend dans la colonne d'équilibre B , et de là se répand sous le 
piston par le port inférieur D*. Au bas du cylindre à vapeur {fig. 91 ) , on voit la 
soupape d'éduclion qui est représentée en e. Lorsque cette soupape est ouverte , el la 
soupape d'équilibre 6 fermée , la vapeur alors située sous le piston s'échappe par 
le tube d'éduction H*, et se rend au condenseur : ainsi le vide se fait sous le piston. 

Les trois soupapes dont nous venons de parler sont à double siège ou à couronne , 
disposition qui a été décrite chap. III , § III. Elles sont ouvertes successivement par 
Faction de deux cataractes : l'une destinée à ouvrir les soupapes d'admission et d'éduc- 
tion quand le piston doit fournir une course descendante ; l'autre destinée à ouvrir 
la soupape d'équilibre quand le piston doit fournir une course montante. Elles sont , 
au contraire , fermées en temps convenable par le choc de tasseaux fixés à l'une des 
tiges de la machine , savoir : les soupapes d'admission et d'éduction pendant la course 
descendante , et la soupape d'équilibre pendant la course montante. Cest ce que 
nous allons expliquer avant d'aller plus loin. 
Devant le cylindre à vapeur de la machine sont fixés deux montans verticaux N, N, 
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qui soutiennent trois axes horizontaux 1,2,3 (/îgr. 92). L'axe 1 gouverne la sou- 
pape d'admission a. II porte trois petits leviers {fig. 91) : le premier conduit à la 
soupape d'admission , au moyen de la tringle <C et d'un levier semblable à 6, , mais 
caché derrière celui-K^i , et il sert à ouvrir ou fermer cette soupape , selon le mou- 
vement imprimé à l'axe ; le second , au moyen de la tringle cP , supporte un contre- 
poids A", qui, en tombant, fait tourner l'axe et ouvre la soupape; le troisième est 
un levier à pattes A, qui, lorsqu'on le presse de haut en bas, relève le contre-poids 
et ferme , au contraire , la soupape. Enfin , l'axe 1 porte encore un petit secteur non 
marqué sur la figure , mais dont l'effet sera compris aisément. Lorsque la patte A 
fait tourner l'axe en relevant le contre-poids A" , ce petit secteur s'engage sous le 
cliquet « , qu'il soulève ; mais , dès que son angle supérieur a dépassé un arrêt fixé 
sous le cliquet , celui-ci retombe et le secteur se trouve arrêté. Il en résulte donc 
que l'axe ne peut retourner en arrière , et que la soupape reste nécessairement fermée 
jusqu'au décrochement du cliquet. Mais , si ensuite , on soulève quelque peu le cliquet, 
le petit secteur qui retient l'axe se trouve désengagé , le contre-poids tombe , et la 
soupape s'ouvre aussitôt. On voit un de ces secteurs représenté en « (/^. 78 , pi. XV). 

L'axe 2 sert à gouverner la soupape d'équilibre 6. Il porte aussi trois leviers : 
celui du haut communique à la soupape par la tringle coudée 6* et le levier 6, ; le 
second , partiellement caché derrière la tige TT , supporte , enfilé dans un levier , 
un contre-poids B*% qui, en tombant, ouvre la soupape; le troisième est le levier 
à manche B, qui, lorsqu'on le presse de bas en haut, relève le contre-poids, ferme 
la soupape, et accroche un cliquet semblable à celui dont il a été question plus haut, 
mais non représenté sur la figure. On voit encore qu'en soulevant le cliquet, on 
fait tomber le contre-poids, et on ouvre la soupape, mais qu'on la ferme, au con- 
traire , en relevant le levier à manche B. 

Enfin , l'axe 3 gouverne la soupape d'éduction e. Il porte un levier qui communique 
à cette soupape par la tringle 6* et le levier de renvoi e^ ; un autre qui , au moyen 
de la tringle e** , supporte le contre-poids E" , dont la chute fait ouvrir la soupape ; 
un troisième , ou levier à manche E , qui , en baissant , ferme la soupape ; et enfin , 
un secteur qui s'accroche sous le cliquet t , et retient Taxe , malgré Teffort du contre- 
poids , quand la soupape est fermée. Outre les leviers dont il vient d'être question ^ 
l'axe 3 en porte encore un autre terminé par la tringle K , qui ne sert pas à ma- 
nœuvrer les soupapes à vapeur , mais dont l'usage est d ouvrir ou fermer en temps 
opportun la soupape d'injection du condenseur , comme nous le dirons en parlant de 
cette partie de l'appareil. 

La disposition et l'effet des trois axes de l'encliquetage étant bien compris , le jeu 
de la machine le sera également. Le piston étant supposé arrêté au sommet du cy- 
lindre , si le machiniste veut faire travailler la machine , il soulève la tringle de la 
cataracte dont nous parlerons plus loin , et décroche ainsi les deux cliquets « et c. 
Alors les contre-poids A** et E" tombent , les deux soupapes d'admission et d'éduction 
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s^ouvrent , et la vapeur de la chaudière pénétre au-dessus du piston ; tandis que 
celle qui occupait le dessous du piston s*écoule par la soupape d*éduction dans le 
tuyau H', qui la conduit au condenseur. Le piston, pressé en-dessus par la vapeur de 
la chaudière, et n*éprouvant en-dessous que la pression très-faible qui subsiste dans le 
condenseur , commence donc sa course descendante , et la tige TT , suspendue au 
grand balancier de la machine, descend en même temps. Quand le piston a parcount 
une certaine portion de sa course, Fextrcmité inférieure du tasseau double A'.V {fig. 91 
et 92 ) rencontre le levier à pattes A , qui a été relevé , au moment de Fouverture de 
la soupape d^admission , par la chute du contre-poids A" ; il appuie sur ce levier, le 
fait baisser, et, par conséquent, relève le contre-poids A'*, ferme la soupape, et, comme 
le tasseau a une longueur suffisante, il retient la patte baissée et la soupape fermée 
jusqu'à la fin de la course descendante ; c'est la position marquée sur la figure* 
Quand la course descendante est prés de se terminer , le tasseau E* , partiellemeiK 
caché sur la fig. 91 , rencontre le levier à manche E, qui, i Forigine de la course 
descendante , ^ été relevé par la chute du contre-poids E*' ; il le baisse et , par eou. 
séquent, relève le contre-poids , ferme la soupape d*éduction et accroche le cliquet : 
alors toutes les soupapes sont fermées à la fois , et le piston ayant épuisé sa vitesse 
acquise, s'arrête dans le cylindre. 

Mais , en ce moment , la tringle de la cataracte d^équilibre soulève le diqnet de 
la soupape d*équilibre ; le contre-poids B** de Faxe 2 tombe done aussitôt, el la sou- 
pape s'ouvre. Alors la prépondérance de la maîtresse tige des pompes , ou du eoocre* 
poids de la machine , entraîne le piston , et celui-ci exécute sa course remontante ; 
dans le même instant, la chute de la maîtresse tige fesant descendre tous les plon- 
geurs dans les pompes foulantes qui servent i l'épuisement , forée Feau de monter 
dans la conduite principale , et Feffet utile de la machine se produit. Quand le pis» 
ton est près d'atteindre le sommet de sa course, le tasseau B' {fig. 91 et 92) ren- 
contre le levier & manche B qui avait été baissé par la chute du contre-poids B** au 
moment de l'ouverture de la soupape d'équilibre. Ce tasseau relève le levier, et, par 
conséquent, ferme la soupape et accroche son cliquet : alors le piston continue encore 
un peu sa course montante par l'effet de sa vitesse acquise , mais la vapeur en- 
fermée au-dessus du piston se comprime graduellement et finit par le ramener au 
repos. La machine se trouve donc arrêtée de nouveau, et tout reste dans le même 
état, jusque ce que la cataracte d'admission vienne ouvrir la soupape d'admission et 
celle d'cduction, ce qui produit une nouvelle course descendante, et ainsi de suite. 

Nous avons dit qu'à l'origine de chaque course , c'est la tringle d'une cataracte 
qui vient ouvrir les soupapes convenables. Il reste donc maintenant à expliquer com- 
ment cet effet se produit , et, comme nous avons déjà , chap. II!, § VIII, décrit en 
détail la disposition et Feffet des cataractes, il suffira d'une courte explication pour 
montrer ici leur usage. Il y a deux cataractes représentées en F et G {fig. 92). Olle 
de droite F, sert à ouvrir les deux soupapes d'admission et d'éduction pour pro- 



MACHINES DE GORRWAIX A SIMPLE ACTION. '335 

doire la course deseendanle; et celle de gauche. G, sert à ouvrir la soupape d'équi- 
libre pour produire la course montante. Chaque cataracte consiste en un vase de 
fonte contenant un petit corps de pompe muni d un plongeur et de deux soupapes : 
Tune en-dessous , t , s'ouvrant en-dedans et laissant, par conséquent , le corps de pompe 
fic remplir d'eau pendant la levée du plongeur ; Tautre , f , s'ouvrant en-dehors et 
laissant ressortir Teau pendant la descente du plongeur. En outre, le passage de sor- 
tie peut être réglé i une grandeur quelconque , au moyen de la tringle /^ ou 9* , et de 
la tringle de rappel f^^ ou g^. 

Cela posé, l'opération des cataractes sera facile à comprendre. Pendant la J^escente 
du piston à vapeur et de la tige double TT (fig. 99)^ le taquet F*, fixé à cette tige « 
appuie sur le long du levier de la cataracte F. Dans cette action , il enroule la chaine 
t" sur la poulie qu'on voit représentée sur la figure , et fait monter le conUre-poids I ; 
«lors le plongeur de la cataracte remonte , et cette cataracte se charge d'eau. En* 
suite , sitôt que la course remontante do pbton à vapeur commence , le taquet F* se 
relève et abandonne le levier de la cataracte ; ainsi, le contre-poids I retombe, mais 
lentement , parce que le rétrécissement du passage de sortie de l'eau ne lui permet 
pas no mouvement phis rapide. Pendant ce temps , le piston à vapeur est remonté 
«a sommet du cylindre , et il y reste en repos » parce que la soupape d'admission 
ne s'ouvre pas encore ; mais , après un certain temps , le contre-poids I étant redes- 
cendu d'une quantité suffisante , la tringle P^ de la cataracte se relève , et , dans celte 
action , elle vient heurter les deux cliquets « et c qu'elle soulève. Les deux soupapes 
d'admission et.d'éduction se trouvent donc ouvertes, et une nouvelle course descen- 
dante commence. Il faut seulement ajouter que la tringle f^ de la cataracte soulève^ 
en remontant , le cliquet de la soupape d'éduction un moment avant de soulever 
celui de la soupape d'admission , et que cette tringle se termine au bas par une 
boucle , afin que le levier de la cataracte puisse remonter quelque temps sans agir sur 
la tringle, et, par conséquent, n'ouvre les deux soupapes que dans l'instant convenable. 
La cataracte d'équilibre 6 est absolument semblable & celle d'admission ; seule- 
ment , d'après la position de la chaine sur la poulie , on voit qu'elle se charge d'eau, 
au moyen du taquet G* , pendant la levée de la tringle TT , ou la course montante 
du piston & vapeur ; et que pendant la course descendante elle redescend lentement 
jusqu'il ce qu'enfin , le piston à vapeur étant parvenu au bas de sa course, le contre- 
poids G** arrive aussi au bas de la sienne , et la tringle de la cataracte , en remontant, 
décroche le cliquet de la soupape d'équilibre , ce qui produit une course montante. 

La vapeur <, en sortant du cylindre, est conduite, par le tuyau d'éduction H', au 
condenseur qui est représenté en H ; c'est un vase hermétiquement fermé et plongé 
dans une bâche d'eau froide H"II". Un tuyau dont on voit la section en A, y laisse 
pénétrer un jet d'eau froide qui condense la vapeur à mesure qu'elle arrive du cy- 
lindre ; mais , pour que le condenseur ne soit pas exposé à se remplir d'eau pendant 
les intervalles de repos qui ont lieu entre les courses du piston , le tuyau d'injec- 
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tion est fermé , à son orifice exiérieur, par une soupape qui eommunique par la 
tringle de renvoi A* à un petit levier fixé à Taxe 3 de l'encliquetage. Au moyen de 
cette disposition , quand la soupape d*éduction de la vapeur se ferme , la soupape 
d*injection du condenseur se ferme également ; mais , sitôt que la soupape d*éduc- 
tion se rouvre, et qu*il y a , par conséquent, de la vapeur à condenser, la soupape d*iii- 
jection s*ouvre en même temps , et la condensation commence dans le condenseur. 
En outre , le tuyau d'injection porte encore un robinet qui permet de régler Tinjec- 
lion à la quantité convenable, ainsi que nous l'avons expliqué chap. III, § VI. 

L'eau dinjection et de condensation amassée au fond du condenseur en est 
retirée par l'action de la pompe d'air qu'on voit représentée en L ; c'est une pompe 
élévatoire & clapets. Pendant la montée du piston / de cette pompe, l'eau du conden- 
«eur en est aspirée en soulevant le clapet de pied A*' , et elle passe dans le fond de la 
pompe ; puis , pendant la descente du piston , elle traverse les clapets /*/< , et passe au- 
dessus du pbton i et enfin, dans la course montante qui suit , cette eau est amenée au 
w>mmet du corps de pompe , d'où elle se répand dans le réservoir d'eau chaude en sou- 
levant le clapet de décharge. Les différens clapets dont il vient d'être question s'ou- 
vrent d'ailleurs dans le sens seulement de la sortie de l'eau ; de sorte que celle-ci ne 
peut rentrer dans les vases d'où elle est une fois sortie : c'est ce que nous avons 
expliqué en décrivant ces appareils avec plus de détails , chap. III, § VI. 

Le réservoir d'eau chaude est représenté en P , et l'eau qui y est amenée en est en- 
suite repuisée par la pompe d'eau chaude p , qui la fait passer dans la chaudière pour 
servir & son alimentation , et le surplus de l'eau chaude s'écoule par le déversoir de 
trop-plein P'. La pompe d'eau chaude est d'ailleurs une pompe foulante à plongeur, 
qui aspire l'eau du réservoir d'eau chaude par le tuyau p*, pendant la montée du plon- 
geur , et la refoule dans la chaudière par le tuyau p**, pendant la descente de ce plon- 
geur. Il n'y a pas de pompe d'eau froide , parce que cette eau est fournie par le travail 
même de la machine , qui est une machine d'épuisement. Les tiges des pompes d'air 
et d'eau chaude sont mises en jeu par le grand balancier de la machine, et, pour les 
maintenir dans la direction verticale , elles sont munies chacune d'une queue qui glisse 
dans une douille (**% p^. 

La tige du piston à vapeur et la tige TT de l'encliquetage sont également sus- 
pendues au grand balancier de la machine, mais leur mouvement vertical est assuré par 
un parallélogramme dont nous avons déjà décrit , en détail, le principe et la disposition, 
chap. III, S V. On forme ce parallélogramme de quatre barres égales , deux par deux, 
et articulées à leurs extrémités rr*'<*<". Ensuite, ayant mené par le point r et le 
centre du grand balancier une ligne droite , et marqué le point s , où cette 
droite coupe la barre sV* , on attache l'angle s* du parallélogramme à un tenon 
fixe R , au moyen d'une bride Ks\ dont la longueur est déterminée par la proportion 
Rs' : Oa" : : «**s : ss* ; et , il résulte de cette disposition que le point r où est fixée la 
tige du piston se trouve , pendant les oscillations du grand balancier , maintenu 
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sans déviation sensible dans la direction verticale du cylindre a vapeur. En effet , 
à mesure que rextrémité s** de la ligne sV est écartée à droite et à gauche de la ver- 
ticale par les oscillations du grand balancier , Textremité s^ de la même ligne est écartée 
en sens contraire, par la résistance de la bride Ks\ pendant ses oscillations autour du 
point fixe R ; et les écartemens des points s^ et a* sont en raison inverse de la 
longueur des rayons d'oscillation Os** et Rs\ Donc , d*abord , le point s , qui partage 
la ligne s**<' en raison inverse de ces rayons , ne subit aucune déviation sensible de la 
verticale. Mais puisque, d'après la manière dont le point s a été déterminé, la ligne Os 
passe toujoui*s par le point r , quelle que soit la position du grand balancier, et qu'on 
a toujours la proportion Os** : Or** : : s'^^s : t'W , il s'ensuit que les points r et s décri- 
vent des lignes semblables et semblablement placées. Donc, le point r, où est sus- 
pendue la tige du piston , se trouve maintenu dans la verticale aussi bien que le 
point s. Enfin , si Ton fait attention qu'au premier parallélogramme est joint un 
second s^^sVW , et que la tige TT de l'encliquetage est suspendue au point t déter- 
miné par l'intersection de la droite Os , qui a déjà servi à déterminer le point r , 
on verra que le point t doit être maintenu dans la verticale , aussi bien que les 
points r et s. 

Pour que le piston , en descendant dans le cylindre , ne soit pas exposé à en 
frapper le fond, ce qui arriverait, si l'on avait admis trop de vapeur sur le pkton avant 
le commencement de la détente , l'extrémité r** du grand balancier est munie d'une 
traverse k , qui frappe sur des poutrelles élastiques destinées à recevoir et & amor- 
tir le choc. Cette disposition n'est pas adaptée à l'autre extrémité du balancier, 
parce qu'elle s'effectue dans le puits même où des moises transversales reçoivent et 
soutiennent le poids de la maîtresse tige ZZ à la fin de sa chute. Celle-ci, d'ailleurs, 
est toujours extrêmement lente , puisque la vitesse de cette course n'est ordinai- 
liment que le tiers de la course contraire. 

Nous avons dit que l'action des pompes d'épuisement se produit pendant la 
course montante du piston à vapeur. Cet effet résulte de ce que les pompes 
d'épuisement sont des pompes foulantes, à l'exception de celle du fond du puits 
qui est une pompe élévatoire. Cette dernière est donc mise en jeu pendant la 
levée de la maîtresse tige , tandis que toutes les autres , qui constituent la charge 
principale de la machine, sont mises en jeu pendant la descente de leurs plon- 
geurs , qui correspond à la course montante du piston à vapeur. Néanmoins, on 
construit maintenant des pompes foulantes, à double action, qui produisent lepui- 
sement dans la course montante aussi bien que dans la course descendante. Elles 
QDt l'avantage de permettre des conduites d'un moindre diamètre, ce qui est im- 
portant lorsque l'épuisement doit être très-considérable. On en voit une représentée 
p/. X, fig. 69. On reconnaît au premier coup d'œil que, pendant la descente du 
plongeur, les soupapes a et 6* s'ouvrent^ tandis que les soupapes b et a* se fer- 
ment. Ainsi, l'eau monte du tuyau aspirateur A dans le corps de pompe, au- 
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dessus du piston, tandis que Feau contenue au-dessous est refoulée par le tuyaq 
B* dans le tube principal M; puis, pendant la levée du plongeur, les soupapes 
a' et b souvrent , tandis que les deux autres se ferment , et , par conséquent , Teau 
contenue au-dessus du piston passe dans le tube M, tandis que celle du puits 
arrive sous le piston, dans le corps de pompe, par le tuyau aspirateur B. Les 
soupapes représentées sur la figure sont dues à MM. Harvey et Westj elles sont 
à double siège , comme celles décrites cbap. III , § III ; mais, comme les deux 
sièges sont de grandeur inégale , et que la pression , pour ouvrir ou fermer la 
soupape , ne s*exerce que sur leur différence , on peut limiter cette action au degré 
que Ton veut. Il en résulte que ces soupapes ont l'avantage de se fermer sans 
choc ; et , de plus , elles ouvrent ou ferment instantanément le passage à Teau , 
ce qui empêche celle-ci de ressortir partiellement de la pompe au moment de U 
clôture de la soupape. 



ARTICLE II. 

THÉORIE DE LA MACHINE DE CORNWALL A SIMPLE ACTION. 

S I. Pu règlement de ta machine. 

Nous avons dit , en décrivant la machine ^ que , dans la course descendante 
du piston à vapeur , on a soin de n'admettre dans le cylindre que la quantité 
de Tapeur nécessaire pour pousser le piston , ayec l'aide de la détente , jusqu'au 
point où doit se terminer sa course, sans lui laisser dépasser ce point. Ce rè- 
glement s'obtient facilement par tâtonnement. Ayant d'abord fixé le tasseau de cldtme 
de la soupape d'admission au point où Ton veut intercepter la vapeur de la chau- 
dière pour faire commencer la détente , on ouvre avec précaution la soupape régu* 
lalrice , qui règle la grandeur du passage laissé à la vapeur pour arriver dam 
le cylindre ; alors la machine se met en mouvement, et la course descendante 8*exécute. 
Si Ton trouve que , dans cette course , le piston n'atteint pas le point fixé pour l'ex- 
trémité de son oscillation , on ouvre un peu plus la soupape r^latrioe , et Ton 
continue de Touvrir jusqu'à ce que le piston accomplisse sa course entière. Si l'on 
trouve, au contraire, que le piston dépasse ce point, c'est une preuve que Too* 
verture de la soupape régulatrice est trop grande, et on la réduit, en conséquence, 
jusqu'à ce que la garde du balancier vienne toucher sans choc les poutrelles élas- 
tiques qui limitent ses oscillations. H est évident qu'on obtient également l'effet 
désiré en déplaçant le tasseau de clôture de la soupape d'admission , ce qui di* 
minue le temps d'admission de la vapeur dans le cylindre. 

Dans la course montante , au contraire , on ferme un peu plus tôt ou un peu 
plus tard la soupape d'équilibre , jusqu'à ce qu'on voie que le piston parvient juste 
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M bout de sa course sans la déposer. Par ce moyen , la vapeur interceptée au-dessus 
du piston se comprime de plus en plus et flnit par arrêter le piston ; mais on remar- 
quera que , dans cette action , il n*y a pas de force perdue , parce que la vapeur, ainsi 
comprimée y en se joignant i la vapeur fournie par la chaudière, contribue elle-même à 
produire la nouvelle course descendante du piston. On obtient encore le résultat 
désiré en diminuant le contre-poids de la machine, c'est-à-dire en équilibrant, au 
moyen des contre-balanciers en usage , une plus grande portion du poids de la mai- 
tresse tige des pompes, ce qui diminue d'autant sa tendance à retomber ; et comme, 
& mesure que les plongeurs descendent dans les pompes , leur poids est diminué de 
celui de toute Teau qu'ils déplacent, et, qu'ainsi, la prépondérance de la maîtresse tige 
devient de plus en plus petite, on voit qu'à la fin de cette course, qui d'ailleurs est 
toujours extrêmement lente, le mouvement s'arrête facilement et sans choc, lorsque 
les patins de la maîtresse tige viennent reposer sur les moises transversales qui 
limitent sa descente dans le puits. On augmente souvent encore cet effet d'allége- 
ment de la maîtresse tige en employant , pour la contre-balaneer , une colonne 
d*eau contenue dans un tuyau en siphon , et sur laquelle agit un plongeur. Celut-ci , 
en descendant dans une des branches du siphon , fait remonter la colonne d'eau dans 
l'autre t et la différence de niveau produit une résistance qui augmente à mesure de 
le descente de la maîtresse tige. 

On voit que, dans les deux courses, le mouvement du piston se trouve arrêté sans 
choc important ou sans perte de force vive. Par conséquent , en recourant à ce que 
nous avons dit , chap. XI, art. II, S I9 relativement aux machines de Watt à simple 
action dont le règlement est analogue , on reconnaîtra que , dans les machines dont 
nous nous occupons , les relations entre les diverses forces qui agissent sur le piston 
peuvent toujours être établies d'après les mêmes principes , c'est-à-dire d'après la 
condition, l"". que les quantités de travail exécutées par la puissance et par la résis- 
tance soient égales entre elles dans chacune de ces deux courses ; et 2**. que la 
quantité d'eau correspondante à la vapeur dépensée dans le cylindre soit égale à la 
quantité d'eau effectivement vaporisée dans la chaudière. C'est donc encore d'après 
le développement de ces deux propositions, que nous allons établir les équations 
propres à déterminer, soit les effets, soit les proportions de ces machines. 

S II. Des effets de la machine dans les différens cas qui peuvent se présenter^ et des 

conditions qui lui font produire son maximum dTeffet utile. 

L'analogie déjà maitionnée de ces machines avec celles de Watt à simple action 
nous, dispense de développer ici les quatre cas qui peuvent se présenter dans leur 
travail. On reconnaîtra facilement que. ces cas sont les sûvans : eelui où la nacbine 
travaille avec une charge ou une vilesse quelconques , la clôture de la soopape 
d'équilibre , ainsi que la détente ou le contre-poids étant d'ailleurs fixés arbitraire- 
ment à priori ; celui où elle trayaille avec la charge w la vitesse qui produisent le 
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maximum d'effet utile pour la clôture de la soupape d'équilibre et la déteute ou le 
contre-poids fixés ; celui où la clôture de la soupape d*équilibre est celle qui pro- 
duit le plus d*effet utile pour la détente ou le contre-poids donnés ; et enfin , celui 
où la détente ou le contre-poids sont eux-mêmes déterminés pour Faction la plot 
avantageuse de la machine , ce qui lui fait produire , par conséquent , le maximum 
abiolu d*effet utile dont elle est capable. 

D'après ce que nous avons vu , les relations propres à résoudre les problèmes qui 
se présentent relativement à ces machines , s'établiront encore en exprimant que les 
quantités de travail développées par la puissance et par la résistance dans les deux 
courses du piston sont égales entre elles , et , en outre , en exprimant que la pro* 
duction de vapeur est égale à sa dépense. 

Or , pour commencer par la course descendante du piston « et en adoptant les 
mêmes notations que dans les machines de Watt à simple action , c'est-à-dire en ap* 
pelant P' la pression moyenne inconnue de la vapeur pendant son admission dans 
le cylindre , a Taire du cylindre , / la course du piston , F la course d'admission ou 
portion de la course totale parcourue pendant l'admission de la vapeur dans le cylindre, 
c la liberté du cylindre , ou la valeur moyenne , au sommet et au bas du cylindre , de 
l'espace vide que ne parcourt pas le piston , mais qui se remplit de vapeur à chaque 
course; enfin, m et n étant les constantes du volume spécifique de la vapeur, et 
A' une fonction des quantités / et /' dont la valeur est 

le travail produit par la puissance, c'est-à-dire par l'admission et la détente de la 
vapeur dans le cylindre , a pour expression 

k'a{P + c){n'{'ï^')—nal. 

D'autre part, la résistance dans cette course se compose du contre-poids n, de la 
pression p subsistant sous le piston après condensation imparfaite de la vapeur , de 
la charge />* de la pompe élévatoire qui sert à enlever l'eau du fond du puits , pour 
la verser dans le réservoir de la pompe foulante et que nous supposons rapportée 
à la surfcce et à la vitesse du piston , du frottement p de la machine dans cette 
course, et, enfin, du surplus ^ (p^ 4~^) qu'éprouve ce frottement en vertu du con- 
trepoids et de la charge p* de la pompe élévatoire, ou de toute autre pompe ser- 
vant à l'effet utile , qui pourrait être mise en jeu dans cette course et serait alors 
comprise dans la désignation de la quantité f\ 
D'après ces notations, on a donc l'équation 

*'a(r4-c)(n-l-F)-na/ = [(l + o)(,' + n)+p + /i]a/, 
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qui donne 

«+P' = iq:^-jFt(i+')(f'+n)+«+p+r]. (A) 

Nous comprenons ici , dans le froltement p , non-seulement la force nécessaire pour 
mouvoir les joints et pièces frottantes du mécanisme en général , mais encore la force 
nécessaire pour le travail des pompes de service sans lesquelles la machine ne 
pourrait agir, comme la pompe d*eau chaude, ou toute autre pompe d'un usage 
semblable qui serait mise en action dans cette course. Ces diverses pompes ne ser- 
vant qu'à mettre la machine en état d'exécuter son travail , et n'étant pas employées 
autrement à la production de l'effet utile ^ doivent effectivement être considérées 
comme faisant partie de la résistance passive de la machine; et, du reste, on les 
exprimerait par des signes séparés , que le calcul ne changerait pas pour cela. 

L'équation que nous venons d'obtenir exprime donc la condition du travail de 
la course descendante. Dans la course montante, au contraire, la puissance est le 
contre-poids de la machine , et la résistance se compose de la charge de la pompe 
foulante que nous exprimerons par />** , en la rapportant à la surface et à la vitesse 
du piston, c'est-à-dire en tenant compte de sa distance à l'axe du grand balan- 
cier , de la pression de la vapeur comprimée au-dessus du piston après la clôture 
de la soupape d'équilibre , et , enfin , du frottement p de la machine non chargée , 
frottement dans lequel nous comprenons les pompes de service que l'on fait fonc- 
tionner dans cette course, comme la pompe d'air et la pompe d'eau froide, et le 
travail équivalant au choc de la maîtresse tige , s'il a lieu. Nous ne comptons aucun 
frottement additionnel de la machine pour la charge e^, parce que la pompe est 
mise directement en jeu par la chute du contre-poids sans l'intermédiaire de la 
machine. Quant au travail dû à la compression de la vapeur , au-dessus du piston ^ 
en recourant à la recherche semblable pour les machines de Watt à simple action y 
on reconnaîtra qu'il a pour expression 

fc" al (n-f F) ^-ii, 
dans laquelle k^^ représente l'expression 

* - /+2c '°8 c /-|-2c"*/"+c" 

Donc , la condition d'égalité du travail entre la puissance et la résistance , dans cette 
course, produit l'équation 

]t"o/(rt + P')^îi^ + f" ai-f/^' al= Dof, 
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qui donne 

« + ?'-jr:p-jJî(«-^'-n. (B) 

On remarquera que , dans quelques machines de ee système , la compression de la 
vapeur , qui contribue à arrêter le piston à la fin de la course montante , ne se pro- 
duit pas uniquement après la clôture de la soupape d'équilibre » mais elle a lieu 
graduellement pendant une certaine portion de la course du piston , et résulte de oe 
que la soupape d'équilibre ne laisse pas circuler asseï facilement la vapeur d'une par- 
tie à Tautre du cylindre. Cet état de la machine correspond évidemment à l'emploi 
d'une soupape d'équilibre plus large , mais qui serait partiellement fermée pendant 
la course ; et , ainsi , elle revient à effectuer la compression de la vapeur , non pas 
en fermant d'un seul coup la soupape d'équilibre dans les dernîera instans de la 
course » mais en la fermant partiellement et graduellement pendant un plus long 
intervalle. Dans oe cas , la compression finale de la vapeur dans un même espaee, 
qui est la liberté du cylindre, et, par conséquent, aussi son action pour arrêter 
le piston, est toujours la même; et la vapeur ainsi refoulée au sommet du cylindre 
oontribue toujours à exécuter la prochaine course descendante , comme dans le cas 
où il y a clôture subite de la soupape d'équilibre. Ainsi , le mode d'opération de 
la machine est le même que dans le cas que nous avons considéré dans les équ»* 
tions ; seulement, il ne faut pas alors prendre pour (" le point même de la clôcore 
finak de la soupape d'équilibre , mais il faut tenir compte de ee que , depuis quelque 
temps déjà , cette soupape était partiellement fermée. Si l'on connait la pression 
qu'avait la vapeur à l'origine de la course montante , et sa compression définitive 
dans la liberté du cylindre , à la fin de la même course , on pourra évaluer la 
quantité P en cherchant i quel point de la course du piston il aurait fallu clore 
tout à coup la soupape d*équilibre pour produire la même compression finale. Ainsi» 
par exemple, si, à l'origine de la course montante, la pression dans le cylindre 
était •*' , et qu'elle fût ^" à la fin de la même course , on voit qu'en admettant 
approximativement, dans ce court intervalle, que le volume de la vapeur varie 
en raison inverse de sa pression, on aurait 

ae ~ •.î' 

qui donne 

Dans ce cas donc , on pourra toujours faire usage des formules , en y mettant pour 
r sa valeur ainsi déterminée. 
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n peut arriver aussi , dans quelques machines , que Ton ne fasse aucun usage 
de la compression de la vapeur pour arrêter le piston; celui-ci se trouvant alors 
ramené au repos , soit par Feffet du contre-poids d'eau qu'on a expliqué , et dont 
la résistance est plus considérable à la fin de la course qu'à son origine, soit par 
un léger choc de la maîtresse tige dans le puits. Dans ces différens cas, il suf- 
fira de faire dans les équations r = l, ce qui rendra A*' = , et elles donneront 
toujours la solution cherchée , puisque cette substitution y rendra nul le terme qui 
représentait la compression de la vapeur. 

Enfin , en appelant i; la vitesse du piston mesurée d*après le nombre] des courses 
utiles par minute , et S la vaporisation effective de la chaudière , la condition de 
r^lité entre la dépense et la production de vapeur produit, comme auparavant, 
ebap. XI, art. II, § III, Téquation 

ï + 2c l S 

G*C8t la troisième relation cherchée. 

Par conséquent, en procédant, comme dans le chapitre précédent, c'est-à-dire 
éliminant d'abord P' entre les équations (A) et (C), puis entre les équations (B) 
et (G) , on aura les deux équations préliminaires 

^[n+|> + r+(l+*)f' + (l+*)n] = «^.^. 

A"^ '^ ' ' <"+c av 

Enfin, en éliminant n entre ces deux équations, et faisant 

parce que la charge totale , ou la quantité totale d'eau élevée par la machine , est 
égale à ( ^* -]- />" ) > ou ^ la somme des quantités d'eau élevées , soit dans une course , 
aolt dans l'autre , on arrive aux équations suivantes : 



ar= m 



^?q^(rT-*-*'']-q^t"+''+^+^*+'^^'^' ^'^ 



E. u. = arv. { 4 ) 
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Ces formules donneront la solution de tous les problèmes que présentent ees ma- 
chines. Pour simplifier le calcul , en ce qui regarde les quantités A;* et Ai** , on en 
trouvera les valeurs inscrites dans la Table que nous avons présentée relativement aux 
machines de Watt à simple action ; mais , on pourra suppléer à cette Table en se 
souvenant qu'on a 

et que les logarithmes indiqués dans ces formules sont des logarithmes hyperbo- 
liques dont la valeur est égale aux logarithmes ordinaires des Tables , multipliés 
par le nombre 2.302K8K , ou approximativement par le nombre 3.303. 

Pour résoudre , au moyen des formules précédentes , les diverses questions qui 
peuvent se présenter , il faut encore observer que , comme la quantité /** contenue 
dans ces formules n'est pas ordinairement connue à priori , mais qu'elle résulte 
seulement du contre-poids n , qui est la véritable donnée du problème , il convient 
de pouvoir la déterminer en fonction de n. Pour cela , il suffit d'éliminer P entre 
les deux équations générales (A) et (B), ou (A) et (C) , et l'on obtient 

P + e £ *; . 

' + ac "^^at^Ci + Oln + z'M + n + P + r' ^^ 

Ces équations » que l'on résoudra , du reste , comme il a été expliqué pour les 
machines de Watt à simple action , chap. XI , art. II , S IH « donneront «j dès 
que le contre-poids et la charge ou la vitesse de la machine seront connus. Dans 
le cas du maximum d'effet utile dont nous parlerons dans un instant , on ne con* 
naît à priori ni la charge ni la vitesse de la machine; mais alors, la quantité y 
sera déterminée directement. Les équations (E), (E*), employées selon le cas con- 
sidéré , feront donc toujours connaître j dès que le contre-poids n sera donné ; et , 
par conséquent , dès ce moment , cette quantité pourra être considérée comme l'une 
des données du problème. 

Enfin , sans entrer dans d'autres détails à cet égard , on reconnaît immédiate- 
ment , par l'analogie des formules que nous venons d'obtenir avec celles que nous 
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«Tons présentées relativement aux machines de Watt à simple action , qu*on peut 
-leur appliquer les conclusions suivantes : 

1*. La charge ou la vitesse qui , pour une clôture donnée de la soupape d'équi- 
libre et une d étente ou un contre-poids fixés , produisent le maximum d*effet utile , 
«ont données par les formules 



v* = m — ■ 



l^^c P-^^e a n+P' 



(») 



^^_a^(^-^-*'')(n + P)-j^ (6) 

Et ces équations serviront encore à déterminer le frottement de la machine par 
les procédés indiqués relativement aux machines de Watt à simple action. 

S*. La clôture de la soupape d'équilibre, qui produit le plus grand effet utile , 
avec une détente fixée , est donnée par la condition 

. 3*. La détente qui produit le maximum absolu d'effet utile sera domiée approxi- 
mativement par la formule 

et le contre-poids correspondant à cette détente , pour le plus grand effet de la ma- 
chine , sera connu par l'équation ( A) , en y introduisant la condition P' °=: P , savoir, 

^^*'(« + P)-(n + p + n 

On remarquera que cette valeur du contre-poids est déterminée en fonction de 

la détente -y-, au lieu de l'être parla clôture de la soupape d'équilibre -j- , comme 

dans les machines de Watt à simple effet. Cela tient à ce que , dans les machines 
de Cornwall , c'est la course du piston produite par la vapeur qui s'effectue sans agir 
sur la charge variable de la machine ; de sorte que , dans le cas du maximum d'effet 

utile , ou de P* = F, l'équation (A) ne contient d'indéterminée que n et -j. , tandis 
que 9 dans les machines de Watt à simple action , c'est la course remontante du pis- 
ton qui s'exécute sans charge, ce qui fait que c'est alors l'équation (B) qui, ne 

{11 
contenant que ° et -j-, sert à déterminer l'une de ces quantités en foncuon de Tautre. 

m 
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Du reste , nous verrons k même ciroonsCance se prodake dans les machiiies atmo- 
sphériques , parce qu'elles sont , à cet égard , dans un cas analogue à celui des aa- 
ehioes de Corowall* 

Nous devons ajouter que si le contre-poids , la vitesse ou la détente de la machine, 
déterminés par les formules précédentes , offrent des inconvéniens . dans la pratique^ 
on se bornera à admettre les valeurs qui s'éloigneront le moins possible de celles 
du calcul. Nous renvoyons , à cet égard, ainsi que pour tout ce que les recherches pré- 
cédentes pourraient laisser d'incomplet , aux développemens déjà donnés en traitant 
des machines de Watt à simple action. 

Enfln , fl reste encore un point sur lequel nous devons ajouter quelques édaîrcis- 
semeQs. Dans la théorie que nous venons d'exposer , on a pu remarquer qu'il n'est 
pis question de la cataraeie. Comme , cependant , cet appareil est d'un usage général 
dans les machines de Comwall , il est nécessaire que noas fassions connaître en 
pen de mots comment son effet se fait sentir dans les formules sans y figvrer 
d'une manière directe. Nous avons déjà montré , chap. III , % VIII , que l'eflfel 
immédiat de la eataraete, comme de tout autre appareil qui diminue la dépense 
de Vapeuf par le qflindre , est de réduire' d'une manière c o rresp o ndante la pro- 
duction de vapeur dans la chaudière ; et la raison en est que le machiniste ne 
poussera jamais son feu de manière à produire plus de vapeur qu'il ne s*en dépense, 
attendu que le reste se perdrait inutilement par les soupapes de aûreié, et qae 
certainement il ne laisserait paa un tel état de choses continuer. L'effet de la cataracte 
est donc de limiter la vaporisation de la chaudière à un certain taux; mais une 
fois cette vaporisation produite, elle agira toujours dans le cylindre de la même 
manière, c'est-à-dire dans les conditions exprimuées par les équations générales que 
nous avons exposées. Donc, si l'on observe la vaporisation effectuée dans la cbau«^ 
dière avec ou sans cataracte , et qu'on la substitue dans les formules obtenues , 
celles-ci feront toujours connaître les effets produits, et c'est ce que prouveront 
d'ailleurs les expérienoés que nous rapporterons un peu plus loin sur la machine 
d'Old-ford , à Londres , puisque ces expériences ont été faites avec l'usage de la 
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ET EXEMPLE DE LEUR APPLICATIOH. 

S I. Formules pratiques et exemple de leur application. 

Pour avoir les formules numériques propres au calcul des machines de Comwall 
a simple action , il fnut connaître la valeur des constantes qui figurent dans les 
équations. 
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. £es machioes éUmC à eondensalioD , ks coostaotes du Tolume spécifique de la 
inipeur om d^abord les valeurs suivantes , quand on emploie les mesures an^aises : 

111 = 4,100,000, 
fi = 2S0. 

La pression de la vapeur dans la chaudière varie de 40 i 30 et à 80 livres par 
pouce carré; et, ainsi, la valeur de la quantité P doit être prise, par mesure di- 
recte , pour chaque machine que I on veut soumettre au calcul. 
• QoanC à la pression de condensation p, elle doit être observée chaque fois, an 
moyen de Tindicateur de Watt. Mais, pour s'en faire une idée générale, on doit 
observer que, eooune ces machines sont très-perfectionnées , et qu*elles sont umi- 
jaurs abondamment pourvues d*eau d'injection , puisqu'elles servent aux éptiisemens, 
on peut, sans difficulté , y exécuter la condensation d'une manière beaucoup plus 
complète que dans la plupart des autres machines à vapeur. En outre , comme les 
passages du cylindre au condenseur sont d'im diamètre trèsHX>nsidérahIe et que, 
d'après la oonstmetion des soupapes , ces passages s'ouvrent instantanément i leur 
grandeur totale, il ne peut exister non plus qu'une très-faible différence entre la 
pression du condenseur et celle qui subsiste dans le cylindre à vapeur sous le piston. 
Lorsqu'on n'a pas mesuré directement la pression p, on peut admettre générale- 
meai que sa valeur se réduit à 0.75 livre par pouce carré seulement. On a donc 
alors 9 dans une machine en très-bon état, et en rapportant cette pression au pied 
earré, 

p==.0.75X U4lbs. 

Sous le rapport du frottement, ces machines offrent des avantages analogues. 
Comme les effets des machines en opération dans les mines de Comwall sont enre- 
gistrés par une commission d'ingénieurs spécialement chargés de ce soin, et que 
le taUeau des effets produits par chacune d'elles est publié mensuellement , il en 
est résulté , entre les constructeurs des machines , une rivalité qui les a conduits à 
des combinaisons ingénieuses et à une perfection de travail inconnue auparavant; 
c'est ainsi que , non-seulement , on est parvenu à obtenir un d^ré de condensation 
très-complet dans le cylindre , mais aussi à réduire le frottement beaucoup au-dessous 
de celui des machines de Watt. D'après les expériences de M. Wicksteed , dont 
nous parlerons un peu plus loin, on trouve que le frottement sans charge, dans 
une machine de ce système bien exécutée et d'un cylindre de 80 pouces, ou 6.66 
pieds de diamètre, se réduit à 0.186 livre par pouce carré de la surface du piston 
dans la course montante , et à 0.539 livre par pouce carré dans la course descen- 
dante, qui met en action la pompe d'air et la pompe d'eau froide; et il faut remar- 
quer que, dans la machine soumise à l'observation, cette évaluation comprenait, 
en outre , le frottement de l'eau dans les tuyaux d'ascension et des plongeurs dans 
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la pompe d'épuisement. Si Ton pouvait séparer ces derniers frottemens , on trouve- 
rait que celui de la machine est moindre qu'il ne vient d'être indiqué ; mais , comme 
nous manquons de données suffisantes à cet égard , nous laisserons cette évaluation 
dans son état complexe , en notant seulement qu'elle exprime la somme des frotte- 
mens de la machine et des pompes d'épuisement. Ainsi , avec cette restriction , on 
a y pour ce cas particulier, 

f = 0.339 X 1 W Ibs , et ^" = 0.186 X 1** Ibs. 

Mais, comme l'expérience a démontré, dans les machines de Watt, que le frotte- 
ment varie en raison inverse du diamètre du cylindre , on peut appliquer l'évaluation 
précédente à des machines de dimensions différentes, en la multipliant par le rap- 
port du nomhre 6.66 à celui qui exprime, en pieds, le diamètre du cylindre de 
la machine dont on veut connaître le frottement. En représentant par d le diamètre 
du cylindre de la machine exprimé en pieds , et par /^ et p^ le frottement , dans 
les deux courses , exprimé en livres par pied carré de la surface du piston , y com- 
pris toutefois celui des pompes d'épuisement, on peut donc prendre en généra! 

' — d'^ — «r- 

Relativement à la quantité ^ , ou au frottement additionnel dû à la chai^ , nous 
ferons observer que sa valeur doit nécessairement subir des variations analogues i 
celles du frottement sans charge , puisque tous deux dépendent également du degré 
de perfection avec lequel est composée et construite la machine. Jusqu'ici , nous avons 
trouvé que le frottement des machines à vapeur de divers genres , travaillant sans 

300 
charge, peut être évalué approximativement par la formule /= -j*, qui convient 

également aux machines à haute pression, aux locomotives et aux machines de Watt; 
et , dans le même cas , nous avons eu , pour le frottement additionnel par unité de 
la charge sur le piston, J = 0.14. Mais, pour les machines de Cornwall à simple 
action , nous voyons que le frottement moyen des deux courses n'est représenté que 

parla fraction --j- ; et, en en retranchant approximativement les } pour le frottement 

des pompes d'épuisement , il ne resterait , pour celui de la machine elle-même , que 

la quantité --r- , qui est moitié du frottement des machines de Watt. Nous ne 

pouvons donc évaluer non plus le frottement addiuonnel, dans les machines de 
Cornwall à simple action , qu à moitié de sa valeur dans les machines de Watt. Par 
conséquent, jusqu'à déterminaison spéciale, nous ferons, dans ces machines, 

i rcr 0.07. 
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Enfin , relativement à la vaporisation effective , les machines de Comwall à simple 
action présentent encore des différences avec celles que nous avons traitées jus- 
qu'ici. Comme, dans ces machines, les passages de la vapeur s'ouvrent très rapi* 
dément , et que Tespaoe réservé à la vapeur dans la chaudière est peu considérable 
à cause de la position intérieure du foyer , il n*y a pas de doute qu'une portion 
notable de l'eau de la chaudière ne soit d'abord entraînée à l'état liquide et enlevée 
avec la vapeur; mais, une fois parvenue dans le cylindre, cette eau s'y trouve 
placée dans une condition particulière. En effet, comme pendant la course du pis- 
ton , la détente de la vapeur est très-considérable , et que nous avons \u que , lors* 
que la vapeur diminue de pression dans les machines , sa température baisse en même 
temps d'une manière analogue , il est clair qu'à mesure que le piston avance dans sa 
course après la clôture de la soupape d'admission, la température de la vapeur 
dans le cylindre baisse rapidement, et que, vers la fin de la course surtout, elle 
devient excessivement basse. Mais, dans les machine*- ^^ --*^rr--'-^ -^ surface exté- 
rieure du cylindre se trouve maintenue à une hauti ^\ soit au moyen de 

la circulation de la vapeur de la chaudière entre ren.««<tppe du cylindre à vapeur 
et ce cylindre lui-même , soit quelquefois au moyen d'un feu particulier allumé sous 
le cylindre. Dans ces conditions , il est clair qu'à mesure que la vapeur se détend dans 
le cylindre , et que sa température baisse , cette vapeur se trouve en contact avec un 
métal dont la température diffère de plus en plus de la sienne, et que, par consé- 
quent, elle doit en recevoir des additions toujours croissantes de calorique. La quan* 
tité de chaleur qui lui est ainsi communiquée doit évidemment dépendre de la tem* 
pérature entretenue dans l'enveloppe du cylindre , du degré de détente auquel on fait 
travailler la machine , et de la lenteur du mouvement du piston ; et ces circonstances 
constituent un avantage nouveau en faveur des machines à haute pression , à forte 
détente et à mouvement lent. Actuellement, on doit observer que le premier effet de 
cette addition successive de calorique doit être de vaporiser l'eau tenue en suspension 
dans ce cylindre. Ainsi , Feau entraînée à l'état liquide doit , dans ces machines , 
passer à fétat de vapeur et concourir à la production des effets utiles. 

Cela posé , il peut arriver , selon les cas , que l'eau enlevée à l'état liquide soit 
vaporisée en partie, ou qu'elle le soit en totalité, ou, enfin , que non-seulement elle 
soit vaporisée en totalité , mais encore qu'après sa transformation en fluide élastique 
la vapeur totale contenue dans le cylindre reçoive encore de Tenveloppe de nouvelles 
additions de calorique tendant à accroître les effets utiles de la machine. Il est évi- 
dent que ces trois cas peuvent se présenter dans les machines, et le troisième 
peut être la cause du travail particulièrement avantageux de quelques machines de 
ce système ; mais le cas le plus habituel parait être celui où le réchauffement du 
cylindre va jusqu'à vaporiser toute l'eau entraînée à l'état liquide , sans néanmoins 
augmenter notablement la température de la vapeur dilatée. En effet, en exami- 
nant les tracés d'indicateur , et tenant compte du volume d'eau vaporisé par coup 
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de ptftoii dans la chaudière ; pois , notant le volume que la vapeur résuUante oceope 
dans lé cylindre au moment de la clôture du régulateur , et enfin , obsenraal la 
pression marquée par l'indicateur au même instant , on trouve , d'abord , que le 
virfimie de la vapeur dans le cylindre est moindre que celui qui devrait co n ta - 
pondre à la transformation totale de Feau en vapeur, à la température marquée. 
Donc, dans ce premier moment, toute Teau enlevée de la chaudière n^est pas trani* 
formée en vapeur : une portion se trouve encore k Fétat liquide et mélangée wnc 
la vapeur. Mais ensuite , si Ton compare successivement les divers volumes occupés 
par la vapeur dans le cylindre, à mesure de sa détente, avec ceux qui corres» 
pondent & la vaporisation totale de Teau , aux températures respectives marquées 
au même instant par l'indicateur, on trotnre que ces volumes se rapprodient de 
plus en plus l'un de Tautre , et qu'à la fin de la eourse du piston , ils ne diffèreni, 
en général, que trés-peu. On peut donc conclure de ces observations , que nous 
livrons d'ailleurs à Fattention des praticiens , que , dans les machines de Comwall 
à simple action , Feau tenue en suspension, dans la vapeur, se transforme elle-même 
en vapeur pendant la durée de la course du piston, et se trouve ainsi utilisée 
4bns le cylindre ; mais que cet effet , dû au réchaulEement du cylindre , ne va pas, 
en général, jusqu'à augmenter notablement Félasticité de la vapeur après l'avoir 
formée. 

Nous tiendrons donc compte de cette circonstance en faisant, dans ces machines , 
S "V S^ c'est-à-dire en exprimant que la vaporisation eflective est égale à la vapo- 
risation brute. De plus, on voit que si, dans un cas particulier, on pouvait sup- 
poser que la vapeur, après sa formation, subit encore le plus grand réchauffe- 
ment possible , c'est-à-dire qu'elle soit ramenée dans le cylindre à la même tem- 
pérature que la chaudière , il suffirait , pour en tenir compte, de faire , dans les 
formules , la quantité n »= ; car nous avons vu , chap. II , art. I , § VI , que 
cette condition correspond à la supposition que la vapeur, tout en variant de volume 
dans la machine , conserve cependant sa température , ou suit la loi de Mariotte ; 
mais, comme nous l'avons dit plus haut, ce cas ne se présente pas dans l'étai 
ordinaire de ces machines. 

Ces données diverses devront être introduites dans les équations lorsqu'on voudra 
terminer le calcul pour chaque machine respective ; mais , en y substituant d*abonl 
pour m et n leurs valeurs qui conviennent à tous les cas indistinctement , on obtient 
les formules numériques suivantes. 
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Formulée praHqties pour les machinée de Comwall à simple action 

( mesures anglaises ). 

CAS d'une charge oc d'une VITESSE QUELCONQUES , AVEC UNE CLÔTURE DE LA SOUPAPE 

d'équilidre et une détente ou un contre-poids quelconques. 

Vitesse du piston , en pieds , par 
* minute. 

T = i,i(io^-l.|l^(^_»")-5^[28otPtrt(it*)n. 

Charge utile du piston , en livres. 

■" f ioo,ooQ ■ r+s fhTPjf 

Vaporisation effective , en pieds 
cubes d*eau , par minute. 

E. n. = arv Effet utile , en livres élevées à i 

pied parminute. 

£. u. ch. = =^r V. ïffet utile , en chevaux. 

8300D ' 

£. n. 1 Ib. co. = — Effet utile de i livre de combus- 

^ tible , en Kvres élevées à i pied. 

£. u. 1 p. e. = — Effet utile de 1 pied cube d*eau va- 

^ fmsé , en livres élevéesà i pied. 

S9D0O IV 

Q. eo. pr. 1 ch. = — Quantité de combustible , en livres ^ 

*^ qui produit Tefiiet d'un cheval. 

83000 S 
Q. e. pr. i ch. = — -^ Quantité d*eau, en pieds cubes, qui 

"'^ produit l'effet d'un cheval. 

K,ii.ch.pr.lU).co. = -==53r5 Effet, en chevaux, produit par livre 

^^^ ^ de combusUUe. 

K.o.ch.pr.ip.e. = w^g Effet, en chevaux, produit par pied 

^^ cube d'eau vaporué. 

cas du maximum d'effet utile , AVEC UNE CLÔTURE DE LA SOUPAPE D^ÉQUILIBRE ET UNE 

DÉTENTE OU UN CONTRI-POU>S QUELC0NQ[UE8. 

«' = 4,100,000 ~^ ' rr^ • -i . snrr^' Vitesse du maximum d'effet utile , 

r + e Vfc a mf? en pieds, par minute. 

Charge du maximum d'effet utile ^ 
en livres. 
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w' ^'^^ /•^^(yiotP)-- VaporittUon effective, en pieds 
^,100,000 /t 9e / cubes d'eaa , par minute. 

B. a. max. = orV Effet utile maximum , en livres éle- 
vées à 1 pied y par minute. 

CLAtOBB de la soupape D*ÉQUaiBRB QUI PRODUIT LE MAXIMUM D*BFFBT UTILE , AVEC URE 

DÉTENTE OU Ulf CONTRE-POIDS QUELCONQUES. 



'"• — ;; it* i + *'r+c* swo + p 



1» 



Condition qui fixe la clAture la plus 
favorable de la soupape d'équi- 
libre , ou la valeur de y . 

DÉTENTE DU CONTRE-POIDS QUI PRODUISENT LE MAXIMUM ABSOLU D*EPFBT UTUE. 

£^_ »Otptrf(<t^)r "DéUsiV^ qui produit k maximum 

I 3RU + F AkoAlfli A*tMi)^f lit ÎU 



absolu d*effet utile. 






n ss — -i— /. Contre-poids correspondant , en li« 

^^^ ' ' ' vres, par pied canré de la surface 

du piston. 

Nous montrerons l'application de ces formules en calculant une machine de ce 
système , récemment établie à Londres , à la distribution publique des eaux de 
Old-ford (£af(-£otidon WaUrvocrh)^ soùs la direction de M. Th. Wicksteed, et 
sur laquelle cet habile ingénieur a publié une série de cinq expériences aussi remar« 
quables par le soin avec lequel elles ont été conduites que par leur durée. On 
j>eut en voir le détail dans son ouvrage : An expérimental inquiry concemingthe 
CwmUh and BaidUm and Wait pumpmg énginés.'Weàlé^ London, 1841. 

La machine présente les dimensions et données suivantes : 

Diamètre du cylindre, 80 pouces , ou surface du piston, tige déduite, a s: 34.858 pieds 
carrés. 

Course du piston , I ss iO pieds. 

c 
Liberté du cylindre, 0.05 de la course du piston, ou -î- =s 0.05. 



Portion de la course descendante parcourue avant la détente, dans cinq expériences 

cessives : 

P 
Exp. I -1- = 0.603 



II « 0.477 

III = 0.397 

IV = 0.352 

V = 0.313 
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Vorlioa de la course montante |Murcourue an moment de la clôture de la soupape d'équi- 
libre, 9.8» pieds ; ou -^ = 0.988 (*). 
Pression absolue de la vapeur dans la cbaudière , dans les cinq expériences respectives : 

E». I P«=30.45X 444 Ibs par pied carré. 

II 34.7 X i44 

III 43.7 X i44 

IV 45.7 X 144 

V 51.7 X i44 

Pression absolue dans le condenseur et dans le cylindre k vapeur , 0.730 livre par pouce 
carré; ou p =» 0.730 X i44 Ibs par pied carré. 

Vaporisation dans la cbaudière , dans les cinq expériences respectives » d'abord mesurée en 
poids d'après l'observation , puis en pieds cubes par minute. Une partie de la vapeur 
formée dans la chaudière se condensait dans l'enveloppe du cylindre ; mais , comme cette 
eau condensée retombait dans la chaudière , on n'en a pas fait déduction. 

Exp. I. . 261,968 Ibs d'eau , en 96 heures ; ou S «s 0.72770 pied cube d'eau par minute. 

II. • 412,160 en iU ou 5 = 0.76330 

III. 393,456 en 168 ou S = 0.62454 

IV. 355,824 en 154.25 ou S = 0.61514 
V.. 269,696 en 117.6 ou S = 0.61160 

G>nsommation de houille de première qualité du pays de Galles , à raison de 1 livre pour 
9.493 livres d'eau vaporisée ; ce qui donne , dans les cinq expériences respectives : 

Exp. h . • • N as 4.791 Ibs par minute. 

II 5.025 

III 4.112 

IV 4.050 

V 4.026 



(*) Danseette machine, la comprestîon delà vapear au-desaas du piston n*a pas lien tout à coup, 
après la clôture de la soupape d*équilibre. Elle se produit gradueUemeot pendant la course du piston ; mais 
comme, k la fin de cette course, son effet est toujours de contribuera arrêter le piston, et de mettre en ré- 
serve une certaine masse de vapeur qui est utilisée ensuite pour la prochaine course descendante, nous 
avons calcule, d*après ce qui a été dit art. Il, |^ II de ce chapitre, la clôture subite de la soupape 
d!*équiUbre qui produit les mêmes effets, afin d*avoir la valeur de r qu*on doit substituer dans les for- 
mules. Pour cela il suffit de savoir qu*après sa compression dans la liberté du cylindre, ou dans la lon|[^ettr 
0.05 1, la vapeur avait , dans la machine dont il est question , une pression absolue de 8.7 livres par pouce 
carré , et qu*à Torigine de la course montante, c*est4-dire avant toute compression , cette vapeur avait une 
pression de 6.7 livres par pouce carré. I>onc, en supposant approximativement que le volume de la vapeur 
varie en raison inverse de sa force élastique , le volume qu*il en fallait intercepter à la pression originale 
de 0.7 livres, pour produire la même pression finale et la même réserve de vapeur, devait, d*après h 
proportion 

6.7 : 8.7 :: 0.080 /: 0.065 / , 

être représenté par 0.065 /. Cette quantité exprime donc la longueur du cylindre dans laqueUe la vapeur 

aurait dû être interceptée , ou la longueur / — T* + c. Ainsi , en faisant attention que c = 0.050 /, on ca 

conclut r = 0.985 /. 

45 
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Charge de h pompe éléyatoire mise en jea dans la course deaecpdante du piston k Tapeur 
et servant à élever Teau du puits dans la Mche de la pompe foulante, 0.83! livre par 
pouce carré de la surface du piston à vapeur ; ou f' as 0.831 X ^^^ l^s par pied 
carré. Celte charge, ainsi que la suivante, a été calculée en supposant que la totalité^des 
pompes se remplit d'ean; mais cette supposition a été vérifiée par rexpérienoe directe, 
en raison de la construction particuliire des soupapes de Hanrejr et West. 

Charge de la pompe foulante mise en jeu dans la course mcmtaBte du piston li vapeur, 
40.369 livres par pouce carré de la suiftce du piston ; ce qui , en 7 ajoutant le travail 
de la pompe élévatoire déjà spécifié, donne, pour la charge totale d'eau élevée par la 
penpe d'épuisement dans une oscillation oomplète de la machine, i 1 .090 livres par poace 
carré de la surface du piston à vapeur ou r s: ii.090 X 144 livres par pied canné. 

Coatrfr^ids ou prépondérance du balancier du o6té opposé au cylindre , 11.037 livres 
par pouce carré de la surbce du piston ; ou n as 11.037 X ^44 livres par pied earré. 

Frottement de la machine sans charge , et non compris le travail de ses pompes de service, 
0.185 livre par ponce carré de la surface du piston; et en y ajoutant 0.001 ibpar 
pouce carré pour la pompe d'alimentation , ou pompe d'eau chaude, mise en jeu dans 
la course montante du piston à vapeur , donne , pour le frottement p^ de la machine 
dans cette course, 0.186 livre par pouce carré de la surface du piston. De même, dans 
la course descendante , en ajoutant au frottement sans charge , la résistance de la pompe 
d'eau froide , savoir, 0.037 livre par pouce carré de la surface du piston, et cdle de la 
pompe d'air, ou 0.117 livre par pouce carré, fait, pour le frottement/^ de cette 
course, y compris le travail des pompes de service, 0.339 livre par pouce carré du 
piston à vapeur. Ainsi , en rapportant ces mesures au pied carré , on a f* =0.339 X 144 
Ibs , et /^* s= 0.186 X 144 Ihs , ces évaluations comprenant toutefois les frottemeni et 
résistances de l'eau et des plongeurs dans les pompes d'épuisement {*), 



{*) Pour obtenir le frottement propre de la mMbioe, M. Wickstced a pris eiactement la valeur du contre» 
poids ou prépondérance du balancier da côté opposé an cylindre; et comme c^est celte prépondérance seale 
qui produit la course montante do piston k vapeur, en élevant la colonne d^eau contenue dans le tnyaa 
d*ascension de la pompe d*eau foulante et celle de la pompe d*alimentation ou d*eau cbaude, il eoa retrao- 
cbé le poids de ces deux colonnes d*eaa , et le reste lui a donné une évaluation approcbée du froMcBMDt de 
famachifie. 

La valeur du frottement obtenue par ce procédé s*est trouvée de O.90O livre par pouce carré de la swfno 
de piston , nais 11 est évident que eatte évaluation eal on peu trop forte. En effet, d*abord la prépondénnce 
do contre-poids, non seulement élève Peau dans les pompes, Baais elle prodoit eneore, i la fia da la 
coorse, la compression de la vapeur retenue ao-dessos do piston , en la foisaot passer de la pression da 0.7 
h eella de 87 livres par pooce carré. En évaluant le travoil dû à cette compression comme s*il avnît eu liaa 
après la dètore de la soupape d*é(piiliWe, on voit qa*il est représenté par oae résistanœ moymuio de 

g 7_e 7 

* ^ ' c= 1 Ib par pouce carré, surmontée pendant les 0.015 de U coorse, 00 , si Ton veut, par oae résis» 
tanco de 0.015 livre par pooce carré, eormontée pendant la longoeor totale I de la coorse. En retrancbaol 
donc cette résistance de Tévaluation précédente, il reste, poor la valeor do frottement, 0.185 livre par 
pooce carré. 

En outre, cette dernière râleur comprend encore le frottement de Peso et des plongeurs dans les pompes 
dVpuisement , puisque ce frottement est également surmonté par la prépondérance du contre-poids ; mais 
comme nous manquons d*clémens pour tenir compte de cette circonstance, nous nous contenterons de 
^indiquer , en faisant toutefois remarquer qu'elle nous dispensera d'ovoir une déduction k faire de reffcl 
utile poor cet objet. 



/ 
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Sr ron introdiiit ces données dans les formules pratiques présentées plus haut, 
pour avoir la vitesse que devait prendre la machine dans dibcun des cas spécifiés, 
et que Ton rapproche les résultats ainsi obtenus de ceux qui ont été donnés par 
Texpérience et constatés par M. Wicksteed , on formera le tableau suivant : 

^Effets de la maMne, avec le règlement des eocpérienees. 

Dnrée Détente Vitesse Vitesse 

deTexpérience. de la vapeur. de Texpérience. de la formule. 

Exp. I. • . 96 heures. — = 0.603 • • . 60.38 . . • 38.59 pieds par minute. 

IL. . 444 0.477 . . . 73.81 . . . 69.92 

III. . 166 0;397 . . . 69.95 . . . 62.28 

JV. . iU.aii 0«352 . . . 64.23 . . . 65i02 

V.. . 117.6 0.313 . . . 69.87 . . . 67.84 

On voit d'abord, par ce tableau, que, dans une suite d'expériences aussi lon- 
gues i et jftiissi différentes sous le TQpport de la détente de la vapeur , il y b un 
accord très -remarquable des résultats du calcul avec les faits. 

Ensuite, si Ton suppose la machine réglée à diverses autres détentes, et que, 
pour chacune de ces détentes, on adopte le contre-poids, la clôture de la soqpape 
d'équilibre et la charge du piston le plus favorables à reffet utile de la machine, 
la vaporisation et la consommation de combustible étant d'ailleurs prises à la moyenne 
des expériences précédentes, savoir, 8 = 0.66846 pieds cubes d'eau et N^ 4.401 
livres de houille par minute , et h pression absolue dans la* chaudière étant prise 
à KO livies par pouce carré, ou P = KO X par 144 Ibs par pied carré, on for- 
uusm le tableau. suivant : 

J^l^ de lanmehàu mrec divenes détÊnên et mec k eoiUre*poîds , la clèture de la 
toiqMpe d* équilibre et la charge du piston , le plus favorables pour chacune de 
ces détentes respectives. 

MuûamadVffiBt atile. 

r 
--y.. ..sso.ao ... 0.20 ... 0.10 

* •.•••«».••.* aes9S«82 • « • 23.83 ... 45.A5 

144 

£1 = 0.78 . ... 0.71 . . . 0.6^ 

t* — 38.22 . . . 58,44 . . . 110.48 

at* = 131,636 . . . 99,076 . . . 60,890 

-?- = 26.22 . . . 19.74 . . . 12.13 

144 

S = 0.66846 • . . 0.66846 . . . 0.66846 

E.u = 5,031,000 . . . 5,789,600 ... a 727.000 



• • 
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E* u» ch* •••••• ^ 183 

E. u. i Ib. co. • . • = i, 443,450 

E. u. 4 p. e as 7,546,400 

Q. co. pr. 4 ch. • . ss 0.029 
Q. e. pr. 4 ch. . • • =: 0.00437 
E.ii.ch.pr.41b.co.ss 34.64 
E.u. ch.pr.4p.e. . s=299 





Mtrinmm d*dfct mMe. 


i7S 


... 904 


i, 315,800 


... 1,538,500 


8,684,000 


... 40,090,000 


0.035 


. . . 0.033 


0.00380 


... 0.0(»37 


39.86 


... 46.83 


363 


... 306 



En examinant ces résultats , et observant d'ailleurs que , dans rexpérience V , 
avec une détente -7-»= 0.343 , un contre-poids de 44.037 livres par pouce carré 

et une charge de 4 4 .09 Ibs. par pouce carré de la surface du piston » la machine 
a pris une vitesse de 69.87 pieds par minute, ce qui lui donne un effet utile de 

3,889,500 livres élevées à 4 pied par minute, 

p 
on verra, 4*. que si Ton veut s*en tenir à la détente -?- ^s 0.30 , pour ne pas 

rendre le mouvement trop irrégulier, on peut porter Teffet utile de la machine 
à 3,031,000 Ibs, en lui donnant un contre-poids de 39.83 Ibs et une charge 
de 36.33 livres par pouce carré du piston; 3*. que si, au contraire, on ne craint 
pas de changer la détente , mais qu'on veuille conserver à peu prés la même vi- 
tesse du piston , on peut obtenir de la machine un effet utile de 3,789,600 Ibs, 

p 
en adoptant une détente -j- = 0.30, un contre-poids de 33.83 Ibs et une charge 

de 49.74 Ibs par pouce carré du piston ; 3*. enfln, que si Ton n*est astreint qu'à 

conserver & peu prés la même charge , on peut porter l'effet utile de la maehme 

p 
à 6,737,000 Ibs, en adoptant une détente -T-»»0.40etuncontre>poidsde 45.85 

Ibs avec la charge de 43.43 livres par pouce carré de la surface du piston. 

Ces résultats montrent l'usage qu'on peut faire des formules. On voit qu'elies 
servent à reconnaître , sans recourir à l'expérience , quelles sont les combinaisons 
les plus avantageuses à l'effet utile de la machine; et, par conséquent, en adop- 
tant , parmi ces combinaisons , celles qui sont admissibles dans la pratique en 
général , ou celles qui peuvent convenir au cas spécial dont on s'occupe , on aura 
le moyen , sinon de parvenir au maximum absolu d'effet utile de la machine , œ 
qui n'est pas possible, du moins de s'en approcher autant que les conditions du 
travail le permettront. 

Pour rapporter les mêmes formules aux mesures françaises , il faut y prendre , 
pour les constantes , les valeurs suivantes : 

Constantes du volume spécifique de la vapeur, 

m = 30,000,000 , 
11 = 4300. 
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Pression dans k chaudière , variable dans les différentes machines , mais le plus ordinaire- 
ment entre 3.5159 et 5.6222 kilogrammes par centimètre carré; ce qui donne P=:351S9 
ou 56222 kilogrammes par mètre carré. 

Pression de condensation dans le cylindre, variable selon la perfection des machines, mais 
dans les bonnes machinesi 0.0527 kilogramme par centimètre carré, ou p «s 527 kilo* 
grammes par mètre carré. 

Frottement de la machine sans charge, dans la course descendante, en j comprenant le 
travail de la pompe d'air et de la pompe d'eau froide , et en représentant par d le dia- 

485 
mètre du cylindre exprimé en pieds , p = *-p kilogrammes par mètre carré ; et dans la 

course montante , y compris le travail de la pompe d'eau chaude ou d'alimentation , 

266 
/^' = --T- kilogrammes par mètre carré de la surface du piston; cette évaluation des. 

frottemens comprenant toutefois la résistance de l'eau et des plongeurs dans la pompe* 
d'épuisement. 

Frottement additionnel de la machine dû & la charge, 0.07 du poids de cette charge , 
ou ^ = 0.07. 

Vaporisation effective égale à la vaporisation brute de la chaudière , l'eau entraînée k l'état 
liquide avec la vapeur se vaporisant pendant la course, par l'effet de la chaleur commu- 
niquée au cylindre par son enveloppe. 

En substituant dans les équations les valeurs de m et n , et laissant les autres 
substitutions à faire , selon les machines considérées , on obtient les formules, 
numériques suivantes. 

FarmtUes pratiques pour les machines de Comwall à simple adiofp 

( mesures françaises ). 

CAS d'une CHARGE OU d'uNE VITESSE QUELCONQUES , AVEC UNE CLÔTURE DE LA SOUPAPE : 
D*iQUILIBRE ET UNE DÉTENTE OU UN CONTRE-POIDS QUELCONQUES. 

-aOOOOOOoA ilË r~(it^)A^ 

"~ ' ' a 'r + c' (it^jrt i200ti»trt(it*)r' 

Vitesse du piston , en mètres, par 
minute. 

•r = 20,000,000 4-. il^[-^-r]^j^[i^ 

Charge utile du piston , en kilo- 
grammes. 

^_ 00 r+c (i + ^)rtiaootptrt(<t^ir 

^•"i0,U00,000*/ + 2c' ifc'-(|t^)A« 

Vaporisation effective, en métras 
cubes d'eau, par minute. 

£. Q. sr: arv Effet utile , en kilogrammes élevés & 

1 mètre , par nunute. 
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E. a. eh. = -=« Bffiet utile , ea chevaux. 



S»a.ik«eo. ss --? E£Eet utile de i kilogmnuie de eom- 

^ bostible , en kilogrammes élevés 

à un mètre. 



S»ii.iBi.e. A -— - ^^^ ^^^ ^c ^ mitre cube d'eau 

^ vaporisé , en kilogrammes éleva 

i i mètre. 



Q.«.pr.!ch. = -^5!i2L Quaatitd de eMdmstiUe, 

*^ grammes , qui produit IV 



en kilo- 
effet d'un 
cheval. 



Q.a«fr;ftGh. s ^^^^ Quantité d*eau, en mètres cubes, qui 

^^ produit reffet d*un cheval. 

l.u.cli.pr,ik.co. = 3^^ Effet utUe, cri chevaux, produit par 

^^^ ^ kilogramme de combustible. 



«.u.di.pr.!m.e. = -25^ Effet utile, en chevaux, ^.__ 

^^'^ ^ mètre cube d*eau vaporisé. 

CAS DU HAXlHtllI D*EFFBT DTILB , AVEC UNE CLÔTURE DE LA SOUPAPE D*AQUU«IDR1 ET URE 

DÉTENTE ou UN CONTRE-POIDS QUELCONQUES. 



p' s=r 90,000,000 ^^^ . y;^ • -^ • î==rr5- Vitesse du maximum d'effet utile , 

rtc r + c a IMO + P en mètres , par minute. 

•r'==aililfj^~A''j(i»0 + P)-yjj[iaOOtptr+^ 

Chaige du maximum d'effet utile , 
en kilogrammes. 

^—-.IlJj.LUdaOO + P). Vaporisation effective, en métras 



« = «nSlBiî-7x£-^(**» + P»- Vaporisation effective , en 
10,000,000 / + ÎC I cubes d'eau , par minute. 

B. a. OMX. =: arV Effet Utile maximum , en kilo- 
grammes élevés à t mètfe , par 
minute. 

CtAnmB DE LA 900PAPE D^ÉQUOIBRE QUI PRODUtT LE MAXIMUM d'bFFET UTILE , AVEC UNE 

DiTEKTI OU UN CONTRE-POmS QUELCONQUES. 

<-rfc r^ ^j i_ oooi-p+r'K<t#)r 

•• e ^ If**" l+**rte' l»0 + P 

Condition qui fixe la clôture la plus 
favorable de la soupape d'équflî- 

bre . ou la valeur de y. 
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DtTBim , 017 CONTRE-POIDS , QUI PRODUISENT LE MAXIMUM ABSOLU d'efFET UTIL?. 

r ^ ^»0 + P^rtn^'^)r Détente qui produit le maximum 

' laoo t P absolu j.çjjg^ „y,g 

iliîA'(i»o + p)-(is»otPtr) 

Contre-poids correspondant , en ki- 
logrammes, par mètre carre de la 
surface du priston. 

Si Ton veut soumettre au calcul la machine de ce système établie à Old-ford , à 
Londres , pour la distribution publique des eaux , et dont nous avons donné plus 
haut le calcul en mesures anglaises , on aura d'abord , pour les dimensions de la 
machine, les données suivantes : 

Diamètre du cylindre, 2.032 mètres ; ou surface du piston, tige déduite, atss 5.3382 

mètres carrés. 
Course du piston, 1= 3.048 mètres. 

Liberté du cylindre, 0.05 de la course totale, ou -î- = 0.05 

Piortion de la course descendante paicouroe avant la délenle, dans les cinq eipériaoces 
successives : 

Exp. I -j = 0.603 

IL 0.477 

HL 0.397 

IV 0.352 

V 0.315 

Portion de la course mtmtante parcourue au moment de la clètore virtudte de la soupape 

d'équilibre, Ç^= 0.985. 

Pression absolue de la vapeur dans les cinq expériences respectives : 

Exp. I P = 21399 kifegrammes par mèttecané» 

II. ...... 24386 

m 50009 

IV 32H7 

V 36334 

Pression absolue dans le condenseur et dans le cylindre à vapeur , 0.0513 kilogramme par 

centimètre carré ; ou p = 5i3 kilogrammes par mètre carré. 
Vaporisation dans la chaudière , dans les cinq expériences respectives , d'abord mesui^ en 

poids d'après l'observation , puis exprimée en mètres cubes par minute : 
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Exp. I. . • ii 8,779 kilogr. d'eau en 96 heures ; ou S = 0.030604 mètre cube par mioute. 
II... 186,880 iU S = 0.0âi6H 

m. . 178,398 168 $«0.017683 

IV. . 161,338 154.25 8 = 0.017417 

V. . • 1 22,278 117.6 S = 0.01 731 6 

Consommation de houille de première qualité du pays de Galles, à raison de 1 kilogramme 
pour 9.493 kilogrammes d'eau vaporisée ; ce qui donne , dans les cinq expériences 
jrespectives : 

Exp. I Nas 2. 4724 kilogrammes par minute. 

II 2.2785 

m 1.8644 

IV 1.8364 

V 1.8255 

'Charge de la pompe élévatoire du fond du puits , mise en jeu dans la course descendante du 
piston à yapeor, et servant k élever l'eau du puits dans la bâche de la pompe foulante, 
0.0577 kilogranmie par centimètre carré de la surface du piston k vapeur; ou ^* «s 577 
kflogrammes par mètre carré. 

Charge de la pompe foulante mise en jeu dans la course montante du piston k vapeur , 
0.7218 kilogramme par centimètre carré de la surface du piston ; ce qui , en y ajoutant 
lo travail de la pompe élévatoire déjà si)écifié , donne , pour la charge totale d'eau élevée 
par la pompe d'épuisement dans une oscillation complète de hi machine , 0.7794 kilo- 
granmie par centimètre carré de la surface du piston k vapeur; ou r 3= 7794 kilogram* 
mes par mètre carré. 

Contre-poids ou prépondérance du balancier du c6té opposé au cylindre, 0.7757 kilo- 
gramme par centimètre carré de la surface du piston ; ou n «= 7757 kilogrammes 
par mètre carré. 

Frottement de la machine sans charge, et non compris le travail de ses pompes de service, 
0.0130 kilogramme par centimètre carré de la surbce du piston ; et en y ajoutant 
0.0001 kilogramme par centimètre carré, pour la pompe d'alimentation ou d'eau chaude 
mise en jeu dans la course montante du piston à vapeur, donne pour le frottement p* 
de la machine dans cette course , 0.0131 kilogramme par centimètre carré de la surface 
du piston. De même, dans la course descendante, en ajoutant au frottement sans 
charge la résistance de la pompe d'eau froide, savoir, 0.0026 kilogramme par centi- 
mètre carré de la surface du piston, et celle de la pompe d'air, ou 0.0082 kilogramme 
par centimètre carré, fait , pour le frottement p de cette course , y compris le travafl 
des pompes de service , 0.0238 kilogramme par centimètre carré du piston k vapeur. 
Ainsi p ^s 238 kilogrammes par mètre carré, et /^'sb131 kilogrammes par mètre 
carré de la surface du piston , ces évaluations comprenant toutefois les frottemens et 
de l'eau et des plongeurs dans les pompes d'épuisement. 



Cela posé , si Ton introduit ces données dans les formules pratiques présentées 
plus haut , pour avoir la vitesse que devait prendre la machine dans chacun des 
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eas^spéaifiés, et que Fon rapproche le» résultats ainsi obteniis de eem qtiî ont 
été donnés par l'expérience, on forme le tableau auivant. 

Effets de la machine , avec le règlemetU des expériences. 



Dorëfi 

de Texpérience. 



Exp. I. 



IL 

m. 

IV. 
V. 



Détonte 
de la vapeur. 

r 

96 heures; — = 0.605 
144 0.477 



168 

154.25 

il7.6 



0.397 
0.552 
0.515 



Vitesse 

de rexpérience. 

i 8.594 

22.497 
19.187 
19.577 
21.296 



Vitesse 
Je la formule. 



17.857 mètres par minute. 



21.512 
18.982 
19.817 
20.667 



Ensuite , si Ton suppose la machine réglée à diverses autres détentes , et que « 
pour chacune de ces détentes, on adopte le contre-poids, la clôture de la sou* 
pape d'équilibre et la charge du piston le plus favorables i l'effet utile de la ma- 
chine, la vaporisation et la consommation du combustible étant d'ailleurs prises 
à la moyenne des expériences précédentes, savoir: S =s 0.018937 métré cube d'ea« 
par minute , N »= 1 .9954 kilogramme de houille par minute , et la pression abso* 
lue dans la chaudière étant supposée de 3.K139 kilogrammes par centimètre carré, 
ou P s=s 35139 kilogrammes par métré carré, on formera le tableau suivant. 



Effets de la machine avec 
soupape d^iquilibre et la 
détentes respectives. 



diverses détentes et avec le contre-poids , la clôture de la 
charge du piston, le plus favorables pour chacune de ces 



7 



= 0.50 



• . 0.20 



Maximum d^effet utile. 
• . . 0.10 



10000 

£1 



10000 



E. u 

j&. u. en. ■ • • a • 
E. u. 1 k. ce. . . . 
E. u. 1 m. e. ... 
Q. co. pr. 1 ch. . . 
Q. e. pr. 1 ch. . . 
E. u.ch. pr. 1 k. co. 
E. u. ch. pr. 1 m. e. 



2.0956 


. . . 1.6746 


... 1.1139 


0.78 


... 0.71 


... 0.62 


11.649 


. . . 17.811 


... 35.672 


59,685 


. . . 44,922 


... 27,608 


\ .8432 


. . . 1.3873 


. . . 0.8526 


0.018937 


. . . 0.018927 


... 0.018927 


695,250 


. . . 800,100 


... 929,630 


154 


... 178 


... 207 


548,420 


... 400,960 


. . . 465,880 


36,734,000 


... 42,274,000 


... 49,118,000 


0.0129 


... 0.0112 


. . . 0.0097 


0.000123 


... 0.00O106 


. . . 0.000092 


77.43 


. . . 89.10 


... 103.50 


8163 


... 9394 


... 10915 

48 
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Pour les conséquences à tirer de ces résultats, nous renvoyons à ce qui a été 
dit relativement au même calcul en mesures anglaises. 

S II. Dei causes qui rendetU Feffet utile des machines de CamwaU à simple acUon 

supérieur à celui de toutes les autres machines à vapeur. 

L'effet utile des machines de Comwall à simple action a été révoqué en doute » 
comme théoriquement impossible, par presque tous les auteurs qui se sont occu*» 
pés de ces matières; tout récemment encore, en 1838, ce sujet a été, à Londres, 
l'objet d'une discussion sérieuse entre les ingénieurs qui avaient mesuré cet effet 
utile sur les lieux et ceux qui persistaient à chercher des causes d'erreur dans la 
manière de le constater; enCn, en ce moment, on ne conteste plus l'exactitude 
des faits obsen^és , mais un ingénieur anglais cherche à en rendre compte au moyen 
d'une certaine action de la vapeur , indépendante de sa force élastique , et consis- 
tant en un choc exercé par la vapeur contre le piston au moment de sa pénétra- 
tion dans le cylindre. Comme cependant on a vu que les formules présentées dans 
ce chapitre conduisent à des résultats conformes à l'expérience, par l'application 
des mêmes principes que pour toutes les autres machines à vapeur , il nous a paru 
nécessaire d'expliquer plus particulièrement les causes qui rendent l'effet des ma* 
chines de Cornwall à simple action supérieur à celui de toutes les autres machines 
à vapeur des divers systèmes. 

D'après les expériences que nous avons rapportées, l'effet utile de la machine 
de Cornwall établie à Old-ford, quand on y arrête l'admission de la vapeur dans 
le cylindre à 0.313 de la course totale, s'élève à 3,889,500 livres élevées & 1 pied 
par minute, et la consommation de houille dans le même temps est de 4.026 
livres. Ce résultat revient, en mesures anglaises, à 90,800,000 livres élevées A 
i pied par boisseau de 94 livres de combustible, ou, en mesures françaises, à 
une dépense de 0.93 kilogramme de combustible par 60 chevaux, ou par ce qu'on 
appelle force de cheval par heure; et rexpérience prouve, ainsi que le calcul , que 
cet effet utile pourrait s'élever bien plus haut encore si l'on faisait travailler la 
machine à une plus grande détente de la vapeur. D'autre part , dans les meilleu- 
res machines de Watt à double action , qui sont les plus connues , on ne voit guère 
l'effet utile dépasser 28,000,000 de livres élevées à 1 pied par boisseau de houille, 
ou , en mesures françaises , on ne voit guère l'effet d'un cheval par heure être pro- 
duit ik moins de 3 kilogrammes de houille. Les machines de Cornwall ont donc, 
sur celles de Watt à double action , une très-grande supériorité , et , si Ton veut 
en rechercher les causes , on trouvera qu'elles sont de trois sortes : celles qui tien- 
nent à la construction plus économique du foyer et de la chaudière, celles qui tien- 
nent à un système de pompe plus avantageux, et, enfin, celles qui tiennent au 
système de la machine elle-même. 

l"". Relativement & la construction du foyer et de la chaudière, Watt a établi. 
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d'après sa propre expérience , que , dans la chaudière-wagon en usage dans ses ma- 
chines, pour vaporiser un pied cube, ou 63.5 livres d'eau, il faut, en général, 
un poids de 8.4 livres de houille de première qualité; et, dans quelques cas seu- 
lement, on a vu cette quantité se réduire à 7.34 livres. Mais dans la chaudière 
à foyer intérieur, employée dans les machines de Cornwall, la même vaporisation 
n'exige en général , que 6.75 livres de houille , et même quelquefois 6.0 livres seule- 
ment. Il y a donc d'abord sous ce rapport , une différence assez considérable entre 
les deux espèces de machines. 

3*. Relativement au travail des pompes d'épuisement , il faut remarquer qu'avec 
les autres machines, et avec les machines de Watt à simple action en particulier, 
on emploie des pompes élévatoires à clapets. Dans les machines de Cornwall, au 
contraire, comme l'épuisement se produit pendant la chute du contre-poids, ou 
pendant la descente de la tige des pompes , celles-ci , hors celle du fond , sont tou- 
jours des pompes foulantes à plongeurs. Or, on sait que ces pompes ont beaucoup 
moins de frottement que les pompes élévatoires, parce que les plongeurs agissent 
sans clapets et sans garniture de cuir. En outre, comme les pompes à plongeurs 
ne peuvent éprouver aucune fuite qu'elle ne soit aussitôt visible au dehors, qu'il 
sufCt pour l'empêcher de serrer les écrous de l'étoupage , et , enfin , que les plon- 
geurs n'ont point de clapets qui permettent à l'eau de retomber après avoir été 
élevée , il s'ensuit qu'elles laissent perdre une moindre portion de l'effet utile réel- 
lement produit par la vapeur. 

3"". Dans les machines de Cornwall, le cylindre est contenu dans une chemise 
ou second cylindre de métal dans lequel pénètre librement la vapeur de la chau- 
dière, et le tout est de plus renfermé dans une enveloppe de bois remplie de cen. 
dres tamisées. Dans quelques machines, il y a un feu particulier allumé sous le 
cylindre et sous les boites à vapeur. Une disposition à peu près semblable est bien 
employée aussi dans les grandes machines de Watt; mais comme, dans ces der- 
nières, la température de la chaudière n'est ordinairement que de 317 degrés du 
thermomètre Fahrenheit, ou 103 degrés du thermomètre centigrade environ, tan- 
dis que, dans les machines de Cornwall, en raison de la haute pression de la 
vapeur, la température s'élève à 383 degrés de Fahrenheit^ ou 140 degrés cen- 
tigrades et au delà , on conçoit que son efficacité pour réchauffer le cylindre doit 
être beaucoup plus considérable. Or, dans toutes les machines à vapeur, il y a 
toujours une quantité notable d'eau entraînée à l'état liquide et mélangée avec la 
vapeur. L'effet d'un réchauffement considérable du cylindre doit donc être, dans 
les machines de Cornwall , de vaporiser cette eau elle-même pendant la durée de 
la course du piston, et de la faire ainsi concourir à la production de l'effet utile; 
tandis que, dans les machines de Watt, la température n'est pas assez différente, 
du dehors au dedans du cylindre, pour qu'un semblable effet se produise, et» 
par conséquent, une portion de l'eau échauffée dans la chaudière est perdue. 
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Nous jouterons que, dans les machines de WaU, Teau condensée dans Ten* 
veloppe du cylindre est conduite au dehors par un tuyau particulier , et qu'il en 
résulte une perte d'environ 0.02 de la vaporisation totale, tandis que, dans ks 
machines de Cornwall , cette perte est évitée, parce que Teau, ainsi condensée, retourne 
â la chaudière. 

i"*. Relativement au frottement propre et au frottement additionnel de la machine 
par unité de la charge , nous avons déjà fait remarquer , d*après Texpérience , qu'i 
dimensions égales du cylindre , il est à peu près moitié dans les machines de Cornwall 
que dans celles de Watt à double action ; il en résulte donc un nouvel avantage 
en faveur des premières. Cette circonstance tient à un travail très-perfectionné , i 
ce que les machines de Cornwall n*ont pas , en général , de pompe d'eau froide , 
ceUe-ci étant fournie par le travail même de la machine , et enfin , à ce que les 
soupapes coniques y sont remplacées par des soupapes à double siège , qui n'exigent 
qu'un effort beaucoup plus faible pour les soulever. 

5*. Le vide du condenseur est bien plus parfait dans les machines de Cornwall 
que dans les machines de Watt à double action ; et cet effet provient surtout de 
ce que les premières , étant employées aux épuisemens , se trouvent rfiondamment 
pourvues d'eau froide , sans aucun travail de la machine ; tandis que , dans les ma- 
chines employées aux manufactures , le surplus d'eau froide nécessaire pour produire 
une condensation plus complète exige un travail additionnel , qui peut être considé- 
rable quand l'eau doit être puisée à une grande profondeur. 

En outre , dans les machines de Cornwall , les soupapes , d'après leur forme , 
ouvrent subitement une très-large sortie à la vapeur , et la lenteur du mouvement 
donne plus de temps pour la condensation complète de la vapeur ; tandis que , dans 
les machines de Watt à double action , où Ton emploie des tiroirs ou des soupapes 
coniques, leur ouverture n'est que graduelle, le mouvement est plus rapide, et il a lieu 
sans intervalle de repos. Cette circonstance , jointe à la puissance de la pompe d'air f 
fait donc que , dans les machines de Cornwall , la pression de condensation dans 
le cylindre est sensiblement la même que dans le condenseur , tandis que , dans les 
machines de Watt, on estime ordinairement qu'elle s'élève 4 4 livres dans le cy- 
lindre , lorsqu'elle est de 1 .25 livre dans le condenseur. 

6*. Les machines de Cornwall sont i haute pression , tandis que celles de Watt 
sont à basse pression , et cette circonstance est une grande cause de supériorité 
en faveur des premières. En effet , dans les machines de 80 pouces dont nous 
avons mentionné plus haut le frottement moyen et la pression dans le condenseur^ 
ces deux résistances ensemble s'élevaient à environ 0.892 livre par pouce carré. 
Mais , en raison de la pression dans la chaudière , la charge utile de la machine était 
de 1 1 livres par pouce carré , et aurait pu être beaucoup plus élevée ; donc , la 
résistance provenant des deux causes ci-dessus n'était que ^ environ de la charge 
utile. Dans une machine de Watt de mêmes dimensions , au contraire , l'ensemble 
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de» deux mêmes résistances s'élèverait , en général , diaprés ce que nous avons dit 
il y a un instant, à 4.30 livres par pouce carré. D'un autre côté, comme la pres- 
sion dans la chaudière n'est que de 16.50 livres, la charge utile n'excède pas S 
livres par pouce carré , ou 9 livres au plus. On voit donc que les deux mêmes résis- 
tances absorberaient ici la moitié de la charge utile , au lieu d'en absorber le dou- 
zième seulement. On doit remarquer , en passant , que cet avantage appartient à 
tontes les machines à haute pression comparativement à celles qui sont à basse 
pression. 

7*. Enfin , ce qui constitue l'avantage principal des machines de Cornwall con- 
siste dans la détente de la vapeur , et cet avantage est d'autant plus grand que la 
détente est poussée plus loin. Dans les machines de Watt à double action , qui 
nous servent en ce moment de point de comparaison , on ne fait aucun usage de 
la détente de la vapeur. Dans les machines de Watt à simple action , on emploie 
la détente jusqu'à certaines limites , en interceptant la vapeur environ aux deux 
tiers de la course du piston ; et , dans ce cas . on voit quelquefois l'eiFet utile s'élever 
à près de 40 millions de livres élevées à 1 pied par boisseau de combustible , ou , en 
mesures françaises , on voit l'effet utile de 60 chevaux , désigné dans la pratique sous 
le nom de force de cheval par heure , se produire par 3.1 1 kilogrammes de combus- 
tible. Mais j dans les machines de Cornwall à simple action , on pousse la détente 
bien plus loin encore , puisque , quand la charge le permet , on arrête l'arrivée de 
la vapeur dans le cylindre après y, j et même ^ seulement de la course parcourue. 
On conçoit donc qu'il doit en résulter de bien plus grands avantages en faveur de ces 
machines. 

On doit remarquer, en effet, que, dans les machines de Cornwall, la pres- 
sion dans la chaudière étant très-considérable , la vapeur peut pénétrer dans le 
cylindre , au commencement de la course du piston , avec une pression de beau- 
coup supérieure à la résistance du contre-poids. Or, on sait que la pression moyenne 
de la vapeur pendant la course n'a besoin que d'être égale à la résistance qui 
lui est opposée ; donc , à la fin de k eourse du piston , la vapeur doit se trouver 
dans le cylindre à une pression beaucoup- plus faible que la résistance qu'elle a 
soulevée. Ainsi, dans ces machines, il y a très-peu de force non utilisée, puisque 
la vapeur en sort avec une pression très-faible , ou , si l'on veut , en emportant 
avec elle une quantité de calorique très-peu considérable, ce qui n'aurait pas lieu 
si , comme dans les machines sans détente , la vapeur agissait pendant toute la 
course du piston avec une pression égale à la résistance qu'elle surmonte. On 
voit en même temps que ce serait méconnaître les effets de la détente , ou le 
principe même dont on fait usage , que de s'étonner qu'à la fin de la course des- 
cendante du piston , la vapeur contenue dans le cylindre s'y trouve à une pres- 
sion moindre que le contre-poids qu'elle a soulevé , ou que le piston commence de 
lui-même sa course rétrograde avant l'ouverture de la soupape d'équilibre. C'est 
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donc & tort que cette circonstance, jointe à une évaluation beaucoup trop élevée 
des frottemens , a pu conduire à la conclusion que , dans les machines de Comwall , 
la force élastique de la vapeur est insuffisante pour surmonter la résistance, et 
qu'on doit , pour expliquer les effets produits , recourir à la supposition d'une espèce 
de choc qui serait, dans ces machines, imprimé sur le piston par la vapeur, au 
moment de son admission dans le cylindre. 

Les perfectionnemens que nous venons de signaler dans les machines de Corn- 
vfM ont été obtenus graduellement , et ils sont dus à l'usage établi dans les mines 
de ce comté de faire constater par une commission d'ingénieurs, et publier mensuel- 
lement, le résumé du travail produit par chacune des machines employées à l'épui- 
sement , ainsi que la consommation correspondante de combustible. Il en est résulté , 
entre les ingénieurs chaînés de la construction des machines , une rivalité qui , 
de 1811 à 1840, a fait monter l'effet utile de ces machines de 30 millions à 80 
millions et même 1 35 millions de livres élevées à un pied par boisseau de corn* 
bustible. La différence entre les résultats actuels des différentes machines de ce 
système provient principalement du degré de détente auquel l'état de la mine per- 
met de faire travailler chacune d'elles , car on ne peut employer une grande détente 
que quand la charge est faible, ou la mine encore peu profonde. 
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CHAPITRE XIII. 



MACHINES ATMOSPHÉRIQUES. 



ARTICLE I. 



DESCRIPTION DE LA MACHINE. 



Les machines aimosphériques sont des machines à simple action, à basse pres- 
sion , à détente et à condensation , dans lesquelles reffet utile se produit pendant 
la condensation de la vapeur et en vertu de la pression atmosphérique. Dans ces 
machines , la vapeur est d'abord introduite sous le piston , pour le soulever avec 
Faide d'un contre-poids attaché à l'extrémité opposée du balancier ; ensuite , cette 
vapeur est condensée , et le piston , pressé sur sa face supérieure par la pression 
atmosphérique , redescend au fond du cylindre en fesant monter la charge , c'est-à- 
dire l'eau d'épuisement des pompes à une hauteur correspondante , et en relevant 
en même temps le contre-poids. Alors, une nouvelle quantité de vapeur est admise 
dans le cylindre , le piston est élevé de nouveau , et l'action se continue comme 
auparavant. 

La pi. XKI représente une machine de ce système. Elle a trois chaudières, de 
forme à peu près sémi-sphérique : une placée sous le cylindre , comme on le voit 
sur la figure , et les deux autres placées dans des chambres latérales. Toutes trois 
sont d'ailleurs munies de robinets de niveau et de soupapes de sûreté , et la va- 
peur y est formée sous une pression qui excède de 1 livre à 1.5 livre la pression 
de l'atmosphère. 

Le cylindre à vapeur est représenté en G. Il est ouvert à sa partie supérieure, 
et parcouru par un piston de fonte C , garni de chanvre et constamment recou- 
vert d'une couche d'eau très-mince , destinée à s'opposer aux fuites de vapeur au- 
tour du piston. Cette eau est amenée du réservoir d'eau froide H , par un petit, 
tuyau A^ , dont le passage est limité à la grandeur convenable au moyen du robi- 
net A". A sa partie inférieure , le cylindre se termine par une concavité sphé- 
rique dans laquelle s'amasse l'eau d'injection et de condensation pendant la course 
descendante. Cette portion du cylindre porte quatre tuyaux que l'on reconnaît sur 
la figure. Le tuyau A sert à l'admission de la vapeur de la chaudière sous le piston , 
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quand le régulateur est ouvert y comme on le dira plus loin ; le tuyau I sert & 
rinjeetion de Teau froide dans le cylindre , quand on veut y condenser la vapeur i le 
tuyau e sert à réduction ou à la sortie de Teau provenant de Tinjection et de la 
condensation ; et enfin , le tuyau u sert à l'expulsion de Tair et des gaz qui sub- 
sistent dans le cylindre , après la condensation de la vapeur. Nous expliquerons 
d'abord la disposition de ces quatre portions de Tappareil. 

D'après l'opération de la machine, on conçoit que le tube d'admission A doit 
être ouvert chaque fois que le piston doit fournir une course montante. A cet 
«ffet , son orifice inférieur est fermé par un régulateur a , dont nous avons déjà 
expliqué la construction chap. III, § III et fig. 55 et 56 , p/. F///. Il consiste 
en une lame de métal taillée en secteur et montée sur un axe vertical o*, qui sort 
de la chaudière en se terminant , à son sommet , par un carré portant une poi- 
gnée & levier a". En tournant cette poignée , on fait tourner le secteur, et, par 
conséquent , on peut , soit amener le secteur en face de l'entrée du tube A , ce qui 
ferme complètement le passage de la vapeur , soit le retirer entièrement , ce qui 
laisse le passage de la vapeur ouvert en totalité , soit enfin amener le secteur par- 
tiellement en face de l'ouverture , ce qui permet de régler le passage de la vapeur 
«u degré précis que l'on veut. Le tube A s'élève assez haut dans l'intérieur du cylindre 
pour que l'eau de condensation ne puisse s'y amasser. 

Le tube d'injection I doit être ouvert chaque fois que le piston doit fournir une 
course descendante , et se fermer ensuite. A cet effet , il porte un robinet ordi- 
naire t, qui, selon qu'il est ouvert ou fermé , au moyen du petit levier t* , pro- 
duit ou suspend l'injection d'eau froide dans le cyb'ndre. Cette eau est d'ailleurs 
contenue dans le réservoir d'eau froide H, situé à la partie la plus élevée du 
bâtiment , afin que l'eau d'injection , lancée par l'orifice du tuyau I , vienne frapper 
avec force le dessous du piston et se divise en jets partiels dans toute la capacité 
du cylindre. Pour éviter que l'eau du réservoir H ne se répande dans le cylindre , 
pendant les interruptions du travail , on ferme la sortie du réservoir par une vanne A, 
lorsque la machine est arrêtée. 

Le tube d*éduction e est fixé au point le plus bas du cylindre, et plonge à son 
extrémité inférieure dans le réservoir d'eau chaude qu'on voit représenté en M. Ce 
tube est très-large , pour que l'eau amassée dans le fond du cylindre par suite de 
rinjeetion et de la condensation de la vapeur , puisse s'y loger et offrir par là une 
moindre surface refroidissante à la vapeur , lorsqu'elle arrive de la chaudière. L'ori- 
fice supérieur du tube est toujours ouvert; mais, à sa partie inférieure, ou dans 
le réservoir d'eau chaude , il est fermé par un clapet , ouvrant en dehors seulement. 
Il en résulte que, pendant la course descendante du piston, l'eau de condensation 
et d'injection qui remplit le fond du cylindre pénètre dans le tuyau, et se trouve 
d'abord retenue par le clapet, à cause de la pression extérieure de l'atmosphère; 
mais , sitôt qu'une nouvelle dose de vapeur est admise de la chaudière dans le 
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cylindre, la force élastique de cette vapeur, en pressant sur la surface de Teau 
contenue dans le tube, ouvre le clapet et force l'eau de s*écouler dans le réservoir 
d*eau chaude. Cet écoulement continue tant que la pression de la vapeur dans 
le cylindre est suffisante pour tenir le clapet ouvert ; puis , dès que cette pression 
baisse , le clapet se referme , et Feau admise dans le résen'oir d'eau chaude ne peut 
en ressortir. 

Le tube à souffler u est situé au-dessus du tube d'éduction , et il sert h la sortie 
des gaz contenus dans le cylindre, de la même manière que le tube d'éduction 
sert à celle de Teau. Ce tube est fermé en u' par un clapet qui s*ouvre du dedans 
au dehors, et, en outre, il porte un peu plus loin un robinet ti** dont on peut 
changer Touverture à volonté. Comme la vapeur apporte toujours de Tair avec elle, 
et qu'il en pénètre d'ailleurs directement aussi dans le cylindre, il s'ensuit qu'après 
la condensation de la vapeur, pendant la course descendante, cet air subsiste sous 
le piston; mais, dès que le régulateur est ouvert, la vapeur venant de la chau- 
dière s'élève au-dessus de l'air qui est plus lourd , et , exerçant sur lui sa pres- 
sion , le force de sortir du cylindre par le tube u, en soulevant le clapet u*. Le 
robinet ti" sert à régler l'orifice du passage , de manière que , pendant l'ouverture 
du clapet u\ ce passage suffise précisément à la sortie de l'air introduit dans le 
cylindre sans laisser, autant que possible , échapper de la vapeur. Le tuyau se 
continue ensuite jusqu'à l'extérieur de l'édifice , pour laisser sortir l'air au dehors. 

Nous venons de voir que les deux tubes e et u sont toujours ouverts pour la 
sortie de Teau et des gaz, dès que la vapeur exerce son action à cet effet; mais^ 
quant aux tubes d'admission et d'injection A et I, il faut qu'ils soient successi- 
vement ouverts et fermés par un appareil spécial pour que la machine puisse exé- 
cuter son mouvement. C'est ce que nous allons expliquer maintenant. 

Près du cylindre s'élèvent deux montans verticaux , ici projetés en un seul M , 
et qui servent à supporter un axe horizontal o , destiné à gouverner le régulateur 
a. Cet axe porte cinq leviers , qu'on distingue facilement sur la figure. Les deux 
premiers , y et j/' , servent à fermer et ouvrir le régulateur. A cet effet , ils com- 
prennent entre eux un étrier a*' qui forme l'extrémité de la tige du régulateur , 
de sorte que , lorsque cet étrier est poussé vers le cylindre par la branche y^ , 
comme il est représenté sur la figure, le régulateur est ouvert; mais si, en faisant 
tourner l'axe o, on fait descendre le levier y jusqu*à ce qu'il vienne appuyer sur 
l'étrier, il poussera celui-ci en sens contraire, c'est-à-dire l'éloignera du cylindre et 
fermera le régulateur. Les deux leviers suivans , 2^*^ et y"^ , servent à produire le 
mouvement de l'axe, et, par suite, celui des deux leviers y et y', selon qu'il convient 
à l'action de la machine. A cet effet, deux poutrelles, ici projetées en une seule TT, sont 
suspendues au grand balancier de la machine , et portent des taquets susceptibles de 
frapper en passant les leviers ?/** et y*" , à la manière ordinaire des encliquetages. Quand 
les poutrelles TT descendent , un taquet fixé à la face postérieure de la poutrelle la 
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plus éloignée presse sur le levier y^\ et, par conséquent, pousse Tétrier dans la 
position de la Cgure, ce qui ouvre le régulateur. Quand, ensuite, les poutrelles TT 
remontent, un autre taquet, situé entre les deux poutrelles, rencontre le levier 
y^\ le relève, et, par conséquent, en faisant tourner Taxe, amène le levier y 
contre Tétrier, ce qui tire celui-ci en arrière et ferme le régulateur. Le cinquième 
levier Y porte un contre-poids , qui sert à produire , par une action subite , les deux 
effets dont il vient d*étre question, aussitôt que Taxe o a été tourné seulement d'une 
quantité suffisante pour que la branche Y dépasse, d*un côté ou de Tautre, h 
verticale du point o. En effet, dès ce moment, le contre-poids tombe, Taxe o 
aehèvc subitement sa révolution , et les leviers y ou y' , choquant vivement Tétrier 
a , placent d'un seul coup le régulateur dans la position qu'il doit occuper. Pour 
que le mouvement communiqué à Tétrier n'excède pas les limites nécessaires pour 
ouvrir le régulateur à la grandeur voulue, le contre-poids Y est retenu par une 
eourroie d'arrêt fixée en o* qui limite sa chute des deux côtés de la verticale o*o» 

Le robinet d'injection i est mis en mouvement par une disposition semblable» 
Un axe horizontal n, fixé à un montant vertical N, porte trois leviers. Celui da 
bat X est un levier à fourche qui saisit entre ses deux branches b poignée do 
robinet; de sorte que sdon le mouvement donné & Taxe, c'est-à-dire selon que le 
levier x passe à gauche ou à droite de la verticale, le robinet t se trouve ouvecl 
on fermé. Le second levier x* est assez long pour arriver jusqu'à la poutrelle dou- 
ble TT , dont il rase la face antérieure , et celle-ci porte un taquet qui , lorsque 
la poutrelle descend , vient appuyer sur le levier x*, le baisse , comme on le voit 
représenté sur la figure, et, par conséquent, ferme le robinet d'injection. Enfin, le 
troisième levier est à deux branches : l'une porte un contre-poids X , qui tend tou- 
jours à faire tourner l'axe dans le sens convenable pour ouvrir le robinet; l'autre 
est susceptible de s'engager dans un cliquet supérieur x", et sert à retenir le con- 
tre-poids soulevé et le robinet fermé, jusqu'à œ que le cliquet soit dégagé. Oa 
voit par là que, quand la poutrelle TT descend, le taquet qu'elle porte, en 
appuyant sur le levier ab*, relève le oontre-poidsX, accroche le cliquet x", et ferme 
le robinet t; mais que si, ensuite, on soulève le cliquet , le contre-poids X s'échappe» 
l'axe tourne, le levier x passe de droite à gauche de hi verticale, et le robînel 
d'injection est ouvert à l'insunt. Il est entendu que les taquets fixés aux poutrelles 
peuvent être changés de place à volonté. 

Cela posé , le jeu de la machine sera compris facilement. Supposons la machine 
arrêtée, et le piston ramené au sommet du cylindre par la prépondérance du oon- 
tre-poids ou de la maîtresse tige des pompes ZZ , comme il l'est toujours pendant 
les interruptions du travail, et supposons également le robinet d'injection fermé: 
si, alors, le machiniste veut mettre la machine en mouvement , il ouvre à la main 
le régulateur au moyen d'un manche fixé à l'extrémité du levier y\ et la vapeur 
de la cliaudiore pénètre dans le cylindre ; c*cst la situation représentée sur la figure. 
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Cette Tapeur, après avoir réchauffé suffisamment les parois du cylindre, le remplit 
^aomplétement ; elle fait sortir par le tube deJuction e l'eau qui s'y est amassée, 
;ei expulse également par le tube u l'air qui s'était introduit dans le cylindre pen- 
dant l'interruption du travail. Quand la vapeur sort pure et sans mélange d'air 
]iar le tube u, le machiniste ferme le régulateur à la main; puis il soulève de 
jnéme le cliquet x" , ce qui fait tomber le contre-poids X et ouvre le robinet d'in- 
jection. Alors, un jet d'eau froide s'élance dans le cylindre, la vapeur se condense, 
et le piston, pressé sur sa face supérieure par l'élasticité de l'atmosphère, tan- 
dis qu'il n'éprouve en dessous que la pression de la vapeur imparfaitement ix>n- 
<iensée , commence sa descente dans le cylindre , et les poutrelles TT descendent 
isn même temps. 

A partir de ce moment, le mouvement de la machine se continue sans l'inter- 
vention du machiniste. Quand le piston s'approche du bas de sa course, le taquet, 
JSxé en avant des poutrelles TT , rencontre le long levier x* ; il le baisse , et , dans 
dcette action , il relève le contre-poids X , accroche le cliquet x^ , et ferme le robi- 
net d'injection. On remarquera que cette clôture du robinet d'injection peut avoir 
.lieu avant la fin de la course du piston , parce que la coudure du levier af .per- 
met à la poutrelle TT de passer et de continuer sa descente sans être arrêtée par 
le levier. Le piston poursuit donc encore son mouvement aptes la dèture du robi- 
net, par l'effet de sa vitesse acquise; mais, si le robinet d'injection a été fermé en 
un point convenable de la descente du piston, la vapeur non condensée qui sub- 
siste sous celui-ci se comprime de plus en plus et finit par le ramener pnmipte- 
juent au repos. Un instant avant que le piston ne soit arrêté complètement, le 
loquet placé à la face postérieure des poutrelles TT rencontre le levier y", qui 
avait été relevé par la clôture du régulateur. Il appuie sur ce levier, en relevant 
le contre-poids Y, qui avait été rejeté à droite de la poutrel|^, et continue de 
relever graduellement le contre-^poids , jusqu'à ce que celui-ci ait dépassé la verti- 
cale o^a. Alors , le contre-poids tombe de lui-même dans la position marquée sur 
la figure , le régulateur s'ouvre , et la vapeur de la chaudière , pénétrant dans le 
i^lindre, finit d'arrêter le piston, si celui-ci conservait encore quelque vitesse. 

A compter du moment que le régulateur est ouvert , la vapeur arrive avec rapidité 
dans le petit espace du cylindre situé sous le piston , et , après en avoir réchauffé 
les parois , ainsi que la face inférieure du piston , qui est garnie d'une jsemelle de 
bois pour produire le moins de condensation possible, elle commence à exercer 
dans le cylindre une pression supérieure à la pression atmosphérique. Alors l'eau 
de condensation amassée au fond du cylindre en est chassée par le tube d'éduc- 
tion e, et l'air et les gaz qui subsistaient au-dessus de cette eau sont également 
expulsés par le tube u , qui laisse en même temps échapper une certaine portion 
de la vapeur elle-même. Mais bientôt le piston, pressé en dessous par une force 
supérieure à celle de l'atmosphère , et sollicité dans le même sens par le poids de 
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la maitresse lige des pompes ZZ , qui tend à retomber , commence sa course remon- 
tante. Son mouvement est rapide d'abord , à cause de l'excès de pression qui existe 
sous le piston , et , dans ce moment , Teau et les gaz contenus au fond du cylindre 
continuent encore d'être expulsés par les tuyaux e et u; mais, après un instant, 
le mouvemement du piston devient uniforme , parce que la chaudière ne peut four- 
nir, par l'oriflce du régulateur, la vapeur à une pression supérieure à Fatmosphére 
aussi rapidement que le piston tend à s'élever dans le cylindre, entraîné par It 
prépondérance de la maitresse tige des pompes : alors , les deux clapets e et « se 
referment d'eux-mêmes, et le piston remonte aussi rapidement que la chau- 
dière peut entretenir dans le cylindre une pression capable de donner la prépon- 
dérance au contre-poids sur la pression atmosphérique qui agit en sens contraire. 
La course remontante s'exécute donc, et les poutrelles TT remontent en même 
temps. Quand le piston est près d'arriver au sommet de sa course, le taquet inté- 
rieur des poutrelles rencontre le levier y"', le relève, rejette le contre-poids Y à 
droite de la verticale, ce qui ferme le régulateur; puis, un moment après, une 
chaîne x'" , fixée & la poutrelle , soulève le cliquet x** et dégage le contre-poids X , 
qui, en tombant, ouvre le robinet d'injection. Le vide se fait donc aussitôt dans 
le cylindre, ce qui rend la prépondérance à la pression atmosphérique au-dessus 
du piston. Ainsi, le piston s'arrête pour recommencer une course descendante, et 
ainsi de suite. 

On doit donc observer que le moment représenté sur la figure est celui de la 
première mise en action de la machine, puisqu'il suppose que le piston est arrivé 
au sommet du cylindre, et que le régulateur n'est pas encore fermé, ni le robi- 
net d'injection ouvert. Comme ces deux opérations s'exécutent, ainsi que nous venons 
de le dire, un peu avant que le piston n'atteigne le haut de sa course, on voit 
que , pendant l'action régulière de la machine , les contre-poids Y et X cessent d'a- 
voir la position représentée ici, un moment avant que le piston ne soit parvenu 
au point où il se trouve sur la figure. Celte observation suffit pour qu'il n'y ail 
pas de malentendu. 

Nous avons dit que l'eau de condensation s'écoule par le tuyau d'éduction e dans 
le réservoir d'eau chaude M. Elle passe ensuite, en partie, dans la chaudière, au 
moyen du tube d'alimentation fit. Celui-ci est un tube vertical plongeant dans la 
chaudière, et portant vers son sommet un embranchement qui conduit au réser- 
voir d'eau chaude. Comme ce réservoir est suffisamment élevé pour que le poids 
de la colonne d'eau formée du niveau du réservoir au niveau de l'eau de la chau- 
dière, excède le surplus de pression de la vapeur dans la chaudière sur la pres- 
sion atmosphérique, il s'ensuit que l'eau du réservoir d'eau chaude s'écoule dans 
la chaudière d'une manière continue, au moyen d'un robinet placé sur le tube 
d'embranchement , on en règle la quantité exactement sûr les besoins de la machine. 

L'eau froide nécessaire pour la condensation est fournie par la pompe P, qui 
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est une pompe élévatoire ordinaire mise en jeu par le grand balancier de la machine. 
La tîge p de cette pompe , ainsi que la maitresse tige des pompes d'épuisement 
ZZ, et le piston lui-même, sont attachés au balancier par des chaînes qui s'en- 
roulent sur des arcs destinés à maintenir ces pièces dans la direction verticale qui 
convient à leur action. Gomme les pompes d'épuisement sont élévatoires, ce qui 
fait qu'elles sont mises en action pendant la montée de la maitresse tige , ou la 
descente du piston dans le cylindre , et que , d'autre part , quand le piston remonte , 
il exécute ce mouvement seulement avec l'aide de la pression inférieure de la vapeur , 
mais en réalité par la prépondérance alors accordée à la maitresse tige des pompes , 
il en résulte que les chaînes dont il est question sont toujours tendues , et qu'ainsi 
il n'y a aucun besoin d'employer des tiges rigides. 

Enfln, pour que le piston ne soit pas exposé à frapper le fond du cylindre, ou 
à en sortir par le haut, le grand balancier porte deux traverses k^ k y destinées à 
venir frapper des poutrelles élastiques k\ k\ si ce cas se présentait ; mais , quand 
la machine est bien conduite, ces chocs doivent avoir lieu très-rarement, et le piston 
doit s'arrêter de lui-même sans choc et à la fin de chacune de ses courses , comme 
nous le dirons dans un instant. 

Dans la machine que nous venons de décrire , la condensation de la vapeur 
s'exécute dans le cylindre même , et c'est ainsi que la plupart des machines atmos- 
phériques ont été construites. Néanmoins , on y emploie aussi quelquefois un con- 
denseur séparé, à l'exemple des machines de Watt, ce qui fait éviter la perte 
de vapeur qui a lieu à chaque coup de piston par suite du refroidissement et du 
réchauffement successifs du cylindre ; mais , comme l'addition de cet appareil se 
conçoit facilement, nous croyons suffisant de mentionner ce fait, sans entrer dans 
d'autres détails à cet égard. Du reste, les machines atmosphériques ont cessé à 
peu près entièrement d'être en usage, et, pour en avoir une figure, nous avons 
été obligé de recourir à l'ouvrage de Smeaton , le dernier constructeur célèbre des 
machines de ce système. 



ARTICLE H. 

THÉORIE DE LA MACHINE ATMOSPHÉRIQUE. 

S L Du règlement de la machine. 

D'après ce que nous venons de dire, dans les machines atmosphériques la force 
motrice est successivement : la pression de la vapeur aidée du contre-poids d'abord , 
et la pression atmosphérique ensuite; et l'effet utile, au lieu de se produire pen* 
dant la première de ces deux périodes , c'est-à-dire dans le moment de l'appli- 
cation de la vapeur , se produit , au contraire , pendant l'action de la pression 
atmosphérique. Ces deux forces agissent, par conséquent, tour à tour; cependant, 
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comme la pression atmosphérique n*est ici qu'une force inerte, ineapable depro^- 
duire aucun effet, à moins qu'elle nen soit d'abord mise en mesure par la pro- 
duction et lapplication de la vapeur , il s'ensuit qu'après tout , c'est toujours la 
vapeur qui est la vraie force motrice du mouvement. 

Le mode d'opération de cette machine peut facilement se ramener à celui d'une 
machine de Watt à simple action ; car , puisque la pression atmosphérique équivaut 
à un poids de 14.71 livres par pouce carré , on peut supposer qu'on place sur la 
partie supérieure du piston des poids réels de 14.71 livres par chaque fonce 
carré de sa surface , et ces poids produiront le même effet que la pression atmo- 
sphérique. On pourra donc alors supprimer Faction de l'atmosphère , considérer que 
les choses se passent dans le vide , et rien ne sera changé au système. De cette ma- 
nière, la machine se réduira à un poids matériel placé sur le piston, d'une part, 
et , de l'autre , & la pression de la vapeur introduite et supprimée tour-à«tour sous 
le piaton , pour le soulever d'abord avec le secours d'un contre-poids , et le laisBer 
nedescendre ensuite par l'effet du poids qui a remplacé la pression de l'atmoqihère. 
On retombera donc alors exactement dans le cas d'une machine de Watt à simple 
action , dans laquelle Teffet utile , au lieu de se produire immédiatement pendant Tap- 
plioation de la vapeur , se produirait pendant le retour du piston ; et , par consé- 
quent , dans ees machines , la vapeur joue le même rôle que dans les machines de 
Watt à simple action. 

Les machines atmosphériques n'ayant point , en général , de volant ni de ma- 
nivelle , c'est-i-dire n'étant pas rotatives , nécessitent , comme les machines de Watt 
à simple action , un règlement particulier , afin que le piston s'arrête de lui-même 
dans le cylindre , après avoir parcouru la course entière qui lui est assignée, sans b 
dépasser, ni s'arrêter auparavant. Pour obtenir cet effet , un instant avant que le piston 
n'atteigne le haut du cylindre dans sa course montante , on supprime l'arrivée de la 
vapeur de la chaudière ; alors , pendant l'espace qui lui reste encore à parcourir , le 
piston ne se meut plus qu'en vertu de sa vitesse acquise, de l'effort du contre- 
poids et de la pression décroissante de la vapeur pendant sa délente sous le piston. 
Dès que la communication de la chaudière est interrompue , la résistance de Tatmo- 
sphère sur le dessus du piston dcviekit donc , en peu de temps , supérieure k la force 
motrice ^ et , par conséquent , le piston se trouve arrêté sans choc et par degrés 
insensibles. 

Dans la course descendante , au contraire , on suspend la condensation de la 
vapeur un peu avant la fin de la course , soit en arrêtant l'eau d'injection , quand 
la condensation se fait dans le cylindre même , soit en fermant à temps la com- 
munication du cylindre au condenseur , quand la machine est munie d'un conden- 
seur séparé. La vapeur, qui se trouve ainsi enfermée sous le piston sans être con- 
densée , lui oppose donc , en se comprimant , une résistance de plus en plus grande • 
et finit par le ramener doucement au repos. Mais, on doit remarquer que , comme 
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oette irapeur recueille ainsi tout le travail développé par le piston en revenant an 
repos , et qu clic doit contribuer elle-même à la course suivante du piston , il ne 
se fait encore aucune perte d*action. Quelquefois aussi , on ouvre le régulateur un 
peu avant que le piston n'atteigne le fond du cylindre , et la vapeur de la chau- 
dière présente alors un obstacle qui arrête promptement le piston , ainsi que nous 
Tavons déjà fait remarquer plus haut. 

Au moyen de ces dispositions , qui ont pour but pratique de préserver le fond 
du cylindre des chocs du piston , la inachine atmosphérique se trouve , comme 
celle de Watt & simple action , régularisée dans sa vitesse et ramenée chaque fois 
au repos sans perte de force vive. Par conséquent , en se reportant à ce que nous 
avons dit relativement à ce point, en traitant des machines de Watt à simple 
action , on reconnaîtra que les formules propres au calcul des machines atmosphé- 
riques peuvent encore être établies sur les mêmes principes que précédemment , 
savoir : Fégalité entre le travail développé par la puissance et celui exécuté par 1» 
résistance dans les deux courses du piston , et Tégalité entre la dépense de Vapeur 
par le cylindre et la vaporisation utile de la chaudière. 

$ II. Des effets de la machine avec un contre-poids , une clôture du robinet 

d'injection et une tJiarge ou une vitesse quelconques. 

On doit distinguer quatre cas dans le travail des machines atmosphériques : 
oelui où elles fonctionnent avec un contre-poids, une clôture du robinet d'injei>* 
lion et une charge ou une vitesse quelconques ; celui où elles fonctionnent avee 
un contre-poids et une clôture du robinet d'injection arbitraires , mais atee la 
charge ou la vitesse qui produisent le maximum d'effet utile pour ce eonire-poids ei: 
eette clôture du robinet d'injection ; celui où elles travaillent avee un eontre*-poidr 
arbitraire , mais avec la clôture du robinet d'injection et la charge le pluff fiivo- 
râbles pour ce contre^ids ; et enfin , celui où le contre-poids , ayant d'abord élé 
E^é à son degré le plus avantageux pour le travail de la machine, on donne, 
en outre , à celle-ci , la clôture du robinet d'injection et la cbai^ le plus ['tmok* 
lageuses pour ce contre-poids , ce qui produit , par conséquem , le maximum absohs^ 
d'effet utile dont est capable la machine. 

Nous supposerons d'abord le premier cas , et nous appellerons , comme pré- 
cédemment , 

P la pression absolue de la vapeur dans la chaudière ; 

P* sa pression inconnue moyenne pendant son admission dans le cylindre ; 
a Taire du cylindre; 
l la course totale du piston ; 

P la portion parcourue dans la course montante , avant qu'on intercepte l'arrivée de la 
vapeur dans le cylindre ; 
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r* la portion parcourue dans la course descendante , avant qu'on ferme le robinet din- 
jection ou la communication du cylindre au condenseur ; 

e la liberté du cylindre, représentée par une longueur équivalente de la course du piston ; 

/ la charge utile du piston, dans la course montante, répartie par unité de la surface 
du piston ; et^'* sa charge utile, dans sa course descendante, répartie de même; 
la première de ces deux charges , quand elle existe, étant produite par Faction d*une 
pompe foulante, et la seconde par l'action d'une pompe élévatoire, mises en jeucha- 
cune dans leur course respective ; 

r l'ensemble des deux charges précédentes , ou la charge de l'effet utile , de sorte que ^' étant 
donné h priori , et r étant fourni par le calcul , on a f>^* = r — ^^ ; 

n le poids du contre-poids supposé réparti par unité de la surface du piston ; 

y* le frottement de la machine, alors non chargée, pendant la course montante du piston ; 

f^ le frottement de la machine fonctionnant sans charge , pendant la course descendante 

du piston ; 
r.^ le surplus que subit ce frottement , par unité d'un poids quelconque supporté par 
le piston ; 

f la pression atmosphérique ; 

p la pression moyenne, subsistant sous le piston , en raison de la condensation impar- 
faite de la vapeur; 

m et n les constantes du volume spécifique de la vapeur. 

Enfin , nous comprendrons , dans la valeur des frottemcns p ei p\ le travail 
absorbé & la fin de chaque course , soit par le choc du balancier contre les gardes 
du mouvement quand ce choc a lieu , soit par l'ouverture prématurée du robinet 
d'injection avant la terminaison complète de la course montante, ou du régulateur 
avant la terminaison de la course descendante , dispositions qui créent nécessaire- 
ment une perte de force , puisqu'elles empêchent de profiter entièrement de la 
détente de la vapeur dans la course montante , ou de la force d'inertie des masses 
en mouvement dans la course descendante. De même , le contre-poids est suppose 
calculé, en tenant compte du poids des tiges qui trempent dans l'eau des pompes. 

Cela posé, pendant la course montante du piston, la vapeur agit dans le cy- 
lindre, comme pendant la course descendante des machines de Watt à simple action. 
Ainsi, le travail développé par sa pression originale, durant son arrivée directe 
de la chaudière , et ensuite par sa pression décroissante , durant la détente , a encore 
pour expression , chap. XI, art. II, § III, 

«(r+c)(„ + F)(^Tqre+'««,^;)-««f. 

D'un autre côté, pendant la même course , le travail développé par le contre- 
poids , en descendant de la hauteur / , est no/; celui qui est exécuté par la pompe 
foulante est p^al; celui qui résulte du frottement de la machine, alors non chargée, 
est pal ; et , enfin , celui qui est exécuté par la pression atmosphérique est fal. Par 
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conséquent, Tégalité entre la quantité de travail dé\%Ioppée par la puissance et 
par la résistance fournira i*équation 

Et, en faisant pour simplifier, 

on^ pourra écrire Téquation précédente sous la forme 

Ce sera donc la première des trois relations générales cherchées. 

Pour passer maintenant à la course descendante du piston , la quantité de travail 
appliquée par la pression atmosphérique , qui est alors la force motrice , a pour 
valeur fal. D'autre part , la quantité d'action développée par le contre-poids est 
na/ ; celle de la charge est p"a/ ; ^le du frottement de la machine , qui sup- 
porte alors la charge et le contre*poids , est 

Quant à celle qui est développée par la pression p , subsistant sous le piston en 
raison de la condensation imparfaite de la vapeur, on doit la décomposer en deux 
parties. La pression p s^exerce d'abord sans effet additionnel , pendant que le piston 
parcourt la longueur l^ de sa course , c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on ferme la 
communication du condenseur , ou que Ton suspende la condensation de la vapeur, 
si la machine n'a pas de condenseur. Cette pression produit donc , dans ce pre- 
mier intervalle , une quantité d'action exprimée par 

pat\ 

Mais , à partir de ce point , la condensation cesse ; la vapeur qui subsiste encore 
sous le piston commence à être comprimée de plus en plus , et cet effet s'exerce 
sur la longueur (/—/"), que le piston doit encore parcourir pour terminer sa 
course. H reste donc à déterminer la quantité d'action que développe la vapeur 
pendant cette compressisn. 

Or, au moment où cette vapeur commence à être comprimée, elle est à la pres- 
sion p , et le volume qu'elle occupe au-dessous du piston est 

a(l — r + c). 

48 
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Si doue , on appelle » la pression , mesurée par unité de surface , qu^elle aurt 
lorsque le piston aura parcouru la longueur > de sa course , et qu'on suppose que 
le piston parcoure , en outre , un espace élémentaire di , le travail élémentaire cor* 
respondant produit par la compression de la vapeur sera 

Mais , comme c'est la même vapeur qui , après avoir occupé , en présence du liquide 
de condensation et sous la pression p , l'espace 

occupe maintenant sous la pression m l'espace 

a(/ — > + c), 

sans qu'on lui ait enlevé , dans cet intervalle , aucune portion de sa chaleur 
totale f il existe entre les volumes et les pressions correspondantes de la vapeur , 
la relation ( c ) que nous avons démontrée généralement , chap. II , art. I , S VI , 
savoir : 



Par conséquent , on en conclut 

^adA = a(n+p)(f — r + c) . ^^ — nodA, 

Ainsi , en procédant comme précédemment , c'est-à-dire en prenant l'intégrale de 
cette expression entre les limites T et / , on aura pour la quantité d'action déve- 
loppée par la compression graduelle de la vapeur sur la longueur ( / — T ) de la 
course , l'expression suivante : 

a{n+p){l — F^ + c)log ^~'^'^^ — na{l—t^), 



log 



où le terme 

c 

exprime un logarithme hyperbolique. 

En y ajoutant le travail poT' , produit pendant la portion de course antérieure 
h la compression de la vapeur , on aura , pour la quantité totale d'action déve- 
loppée par la résistance de la vapeur non condensée, 

«'(n + p) \j + p^ log ^j — nal. 
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Si Ton fait , pour abréger, 

lexpression précédente pourra s'écrire sous la forme 

(n+p) - — LJl^K^al — nd. 

Par conséquent, en se reportant & ce que nous avons trouvé pour la quantité 
d'action développée par la pression atmosphérique , la charge , le contre-poids et le 
frottement de la machine , nous exprimerons l'égalité entre le travail appliqué par 
la puissance et le travail exécuté par la résistance , dans la course que nous con- 
sidérons , par l'équation suivante : 

fal^e^al + iia/ + (/^ + *p"+*H)oi+'.^~ii{n+p)ifc"W — nerf, 
qui donne 

C'est, par conséquent , la seconde relation entre les données et les inconnues du pro- 
blème. 

EnGn , la troisième relation cherchée s'obtiendra en exprimant l'égalité entre la 
production et la dépense de vapeur. 

S étant toujours le volume d'eau vaporisé par minute dans la chaudière, et 
effectivement transmis au cylindre , ce volume d'eau , une fois transformé en vapeur 
à la pression P* du cylindre , deviendra , comme on l'a vu , 

ffiS 



n + F. 



D'un autre côté , la capacité du cylindre qui se remplit de vapeur à chaque course 
montante du pbton est exprimée par 

Mais nous avons vu qu'à chaque course descendante , une certaine quantité de vapeur 
reste comprimée sous le piston , et se trouve employée à la course suivante , c'est- 
à-dire restituée à la chaudière, au lieu d'être condensée. La pression de cette vapeur, 
au moment qu'on en fait la séparation dans le cylindre , est p , et le volume qu'elle 
occupe sous cette pression est 



A 
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Si elle repassait à la pression P*, sans perdre de sa chaleur totale , son volume 
changerait dans le rapport 

n-fPi* 
c^est-è-dire qu'il deviendrait 



a{Z — r + c) 



n+F' 



Cette expression donne donc le volume de vapeur , mesuré à la pression d'admission 
dans le cylindre , qui est restitué à chaque course descendante. Ainsi , la dépense 
réelle de vapeur par double coup de piston n'est que 

Par eonséquenl, en représentant par M le nombre des doubles amfs de piston 
que donne la machine par minute , la dépense de vapeur par minute sera 



M[a{f + c)-a(I-("+c)^]. 



+ 

Mais 9 si l'on appelle V la vitesse moyenne du piston, ou l'espace qu'il parcourt par 
minute, tant en montant qu'en descendant, on aura V«s2M/; ou bien, si l'on 
ne compte pour la vitesse que l'espace parcouru par le piston en produisant l'effet 
utile, c'est-à-dire en descendant seulement, et qu'on appelle v cette vitesse ainsi 
mesurée, on aura 

1^ ^ Ml , ou M ^ -p. 
Ainsi , le volume de vapeur dépensé par le cylindre dans une minute sera 



|a[/. + c-(/-.f+e)^,]. 



L'équation qui exprime l'égalité entre la production et b dépense de la 
sera donc 

ffiS 



^.[,+._(,_r+c)î±|.] 



qui donne 

C^est la troisième relation générale cherchée. 
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Par conséquent , éliminant la quantité inconnue P^ entre les équations ( A ) et 
(C) , on trouve d^abord 

4-(/" + » + y + f'-°) = g+ ^~^/"^' (n+p); (D) 

puis, éliminant le contre-poids n entre cette dernière équation et l'équation (B), 
fësolvant la résultante par rapport aux diverses indéterminées du problème , et met- 
tant pour ( />* 4" e^^ ) sa valeur r , on obtient les formules suivantes : 

S (i + 0*' /ix 

t? = m — . i — ' ^ . , ( 1 ) 



or 



-ïqr?t(*+')/"+r+»(»»+0]. (2) 



E.u.t= arv. (4) 

Les quantités 1^ et A"' contenues dans ces équations représentent les expressions 
suivantes ; 

IW l — l^JLc 

ei Ton en trouvera les valeurs toutes calculées dans une Table que nous donne* 
rons un peu plus loin. Si Ton n'a pas cette Table sous les yeux , on se souvien- 
dra que les logarithmes de ces expressions sont des logarithmes hyperboliques, 
qu'on obtient en multipliant les logarithmes ordinaires des Tables par le nombre 
2.302S8S. 

Ces formules donnent la solution des problèmes qui peuvent se présenter , car 

toutes les quantités qui figurent dans le second membre sont connues par la nature 

1» 

même des questions proposées. Il faut cependant en excepter la quantité — , qui 

n'est pas ordinairement une des données originales du problème , mais qui résulte 
du contre-poids , lequel est seul donné a priori. Il faut donc avoir un moyen de 
déterminer immédiatement cette quantité en fonction des données réelles du pro- 
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bléme. Pour cela , il suffit de recourir aux équations générales ( B ) , ( D ) , qui 
donnent 

On pourra donc , au moyen de l'une ou de l'autre de ces équations , connaître 
immédiatement la quantité -?- , et , par conséquent , la substituer dans les formules 

précédentes , comme si elle était une donnée primitive du problème. Pour le cas 

du maximum d'effet utile , où l'on ne connaît à priori ni la charge ni la vitesse 

pi 
de la machine , la valeur de -j- sera déterminée directement , comme on le verra 

dans un instant. 

Pour résoudre numériquement la première des deux équations (E), (E*) qu'on 
vient de présenter, il faudra procéder, comme il a été indiqué relativement aux 
machines de Watt a simple action , c'est-à-dire qu'il faudra faire une supposition 
sur r , en conclure ik"* au moyen de la Table n*. IV^ qu'on donnera un peu plus 
ioin, puis effectuer le produit 

/ — ft^-C 



( 



i'". 



Si ce produit est plus grand ou plus petit que la valeur du second membre de 
l'équation, on fera une supposition un peu différente sur —, et on continuera ainsi 

à faire varier -j- dans le sens qui rapprochera les résultats , jusqu'à ce qu*on par- 
vienne à la solution cherchée. Il est nécessaire d'ajouter que ce calcul est extrê- 
mement facile et n'exige que trois ou quatre essais. 

$ III. De la charge au de la vitesse qui produisent le maximum d'effet utile pour 
une doture du robinet d'injection et une détente ou un contre-poids fixés. 

D'après les formules qu'on vient d'obtenir, on voit que, pour chaque charge 

P /Il 
donnée à la machine , sans rien changer aux quantités -? et y- , il se produit une 

certaine vitesse, et, par conséquent, un certain effet utile correspondant. La ques- 
tion est donc maintenant de reconnaître, parmi toutes les charges ou les vitesses 
qu'on peut supposer à la machine, celle qui rendra son effet utile un maximum 
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pour des valeurs données de-j- et — , c'est-à-dire pour une clôture du robinet d'in* 

jection et une détente fixées. 

Pour cela, il faut d'abord former Texpression de l'effet utile avec une charge 
ou une vitesse quelconques. Or^ en multipliant les deux termes de l'équation ( 2 ) 
par V, on obtient 



av 



aiT = ni*'S-;j--p[(i + 0/'' + /" + *(n+f)] 

-av -:L.(n + p)[^-pj-A'jî 

c^est donc la valeur de l'effet utile cherché. Mais, en observant cette expression, 

on reconnaît que la variable t^ n'entre que dans des termes négatifs , puisque ^ — pr; 

est toujours plus grand que A:^ comme il est facile de s'en assurer en jetant un 
coup d'oeil sur la Table des valeurs de ces quantités. Donc , le maximum d'effet 
utile sera donné par la plus petite valeur de t;. D'autre part, en se rapportant à 
l'équation générale (C), qui donne 

S m 



-j— (^ + P') j-^—i^ + P) 

on voit que la plus petite valeur possible de t; sera donnée par la plus grande 
valeur de P*, qui est P' == P. Donc, en introduisant cette condition dans la valeur 
de V , qu'on vient d'obtenir , on aura la vitesse qui produit le] maximum d'effet utile 
de la machine , savoir : 

,_S m 



±i(n + P)_±Z^^(n+;,)' 



Puis , en substituant cette valeur dans l'expression générale de r donnée par l'équa- 
tion (2), on obtiendra, pour la charge correspondante de la machine, ou pour 
la charge qui produit le maximum d'effet utile , 



ar* 



=a— J-fc'(n + P) — J-37J j-^ *"'(»» +P) 



+ 
a 



Ainsi , ces deux équations feront connaître la charge et la vitesse qui , pour une 
clôture donnée du robinet d'injection ou de la soupape d'éduction, et une détente 
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dmmée de la vapeur , c'est-à-dire pour des valeurs fixées de -r- et de -p , feront 
produire à la machine son maximum d*efiet utile. 

n faut ajouter, relativement à ce problème que, quand le contre-poids de la 
machine est fixé à priori, avec la condition du maximum d'effet, c'est-à-dire quand 
on cherche le maximum d'effet utile que peut produire la machine avec tm ecnirt' 

poids donné , la détente ~ se trouve déterminée en même ten^s. En effet , en in- 
troduisant dans l'équation ( A ) la condition P* = P , on obtient 

/ n-fP 

p 
«C eette nelation fixe invariablement la valeur de-j-, puisque tout est oonsUnt ei 

#OBDtt 4an8 le second ii2ead)re« Ainsi , dans ce cas , la charge la plus avanta- 
finse pour le ooatre^poids donné est indiquée par .Féquation (6) , dans laquelle 

r P 

^ a nécessairement la valeur tirée de l'équation ( A ) ;- et celte quantité -j* i^ 
peut plus être déterminée par aucune autre condition. 

Mais , il y a un cas plus général , c'est celui où , au lieu de fixer d'avance le contre- 
poids à employer, en se réserve^ au contraire, de le déterminer d'après la con- 
dition que l'effet utile de la machine devienne le plus grand possible : alors , on 

p 
doit diercher directement la valeur de -j- qui remplit la condition voulue, el l'é- 
quation (A) ne sert plus qu'à en déduire la valeur du contre-poids. Cest ce que 
Ton reconnaîtra bientôt quand nous traiterons cette question. 

% ly. Détermination du frottement de la machine non chargée , et de son froi-- 
tement additionnel par unité de la charge supportée par le piston. 

Dans les machines atmosphériques , aussi bien que dans toutes les macliines 
d^à traitées , la reclierche qui précède fournit le moyen de déterminer le frot- 
tement propre de la machine , et son frottement additionnel par unité de la charge 
que supporte le piston. 

En effet , si l'on fait travailler la maciiinc sans aucune chaire , mais , en bais- 
sant la pression de la vapeur dans la chaudière jusqu'à ce que tout ce que peut 
faire la machine soit de pousser le piston jusqu'au bout de sa course , en sur- 
montant son frottement seulement , et qu'on ait soin de refermer la soupape d'édoe- 
tion , ou le robinet d'injection , assez à temps pour empêcher tout choc du balan- 
cier à la fin de la course descend :nte, il est clair que le frottement de la machine 
sera devenu une charge mnximum pour la pression dans la chaudière. Eo appdam 



y 
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donc V" la pression alors observée dans la chaudière, au moyen du manomètre» 
les équations générales (A) et (B) auront lieu, en y faisant à la fois F ^»= P" ei 
/ as 0, /»" = 0. Ainsi , on aura 

/^î=:n + y — n— ' — ^ + ^ (n+p)]l"* — ^n. 

Donc, en mesurant en même temps sur la machine les quantités f> et ^, c'est-à- 
dire les points où il a fallu fermer les soupapes d'admission et d'éduction pour 
bire travailler la machine sans choc , prenant par observation la pression p de 
condensation dans le cylindre et négligeant le terme 9n , on aura toutes les quan- 
tités contenues dans le second membre des équations, et, par conséquent, elles 
feront connaître f ei p\ 

Pour avoir la valeur de la quantité ^^ on procédera d'une manière semblable . 
On fera travailler la machine avec une charge quelconque, mais connue , /% e» 
ayant soin de ne laisser produire aucun choc à la fin de la course desœndante ; 
oo mesurera en même temps la pression p de condensation dans le cylindre, et 
alois l'équation (B) ae trouvant satisfaite^ on aura, pour déterminer ', la formule 

n+f-r- ^~'\'^' {n+p)V^' 
1 + *= 



Par conséquent , cette équation fera connaître i , puisque la quantité p^ est sup- 
posée connue par la recherche précédente , et que p^^ est donnée. Comme cependant 
la valeur de /" n'a été trouvée plus haut qu'en négligeant ^ , il est clair qu'on 
pourra , si <m le juge nécessaire , profiter de la valeur de ^ qu'on vient d'obtenir, 
pour refaire le calcul précédent et arriver à une évaluation plus approchée de la 
quantité p\ 

On peut encore déterminer les deux frottemens p et p^ , sans changer la charge 
habituelle de la machine , en se conformant seulement à la condition de faire tra- 
vailler le piston sans choc , et de baisser la pression dans la chaudière jusqu'à ce que 
la charge de la machine devienne une charge maximum pour sa pression. En effet, 
en appelant P, la pression observée dans la chaudière, l'équation générale (A) 
donnera 

/•' = n-(n + f + p') + îl±£A'(n + PJ. 

Comme on connaît la charge p^ de la course montante , cette équation donnera la 
valeur de p , et, ensuite, en tenant compte de la charge des pompes de service mises 
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en jeu dans une course et dans l'autre , on pourra en déduire celle de /^ , ainsi 
que nous en avons donné un exemple pour les machines de Watt et de Comwall 
i simple action. 

S V. De la clôture du robinet ^injection la plus avantageuse pour une détenU 

ou un contre-poids donnés. 

Diaprés les formules que nous avons obtenues dans Tavant-demier paragraphe, 
il est clair que la charge et la vitesse de la machine , et , par suite , son effet utile ^ 

varient à mesure qu*on fait varier les quantités — et — , c'est-à*dire à mesure 

qu'on change la clôture du robinet d'injection et la détente de la vapeur. Il y a 
donc deux questions que l'on doit se proposer maintenant , et que nous allons 
traiter successivement : c'est de chercher comment on pourrait disposer de ces quan- 
tités pour accroître , autant que possible , reflet utile de la machine. 

Pour reconnaître d'abord quelle est la clôture du robinet d'injection ou de la 
soupape du condenseur^ qui est la plus favorable pour une détente donnée , il faut 
former l'expression de l'effet utile de la machine travaillant avec une clôture qui- 
conque du robinet d'injection et avec la charge la plus favorable pour cette clô- 
ture , selon qu'il a été indiqué par la recherche précédente ; puis , chercher la valeur 

[Il 
de — capable de donner à cette expression sa plus grande valeur possible. 

L'effet utile de la machine, avec une clôture quelconque du robinet d'injection 
et la charge la plus favorable pour cette clôture, s'obtient évidemment en multi- 
pliant l'une par l'autre les deux équations (5) et (6), et a pour valeur 

r -f c ( — P' + c w-f-p 

~T~ l n-i-P 

La question est donc de trouver quelle est la valeur de — qui rendra cette ex- 
pression un maximum. Or, en y remplaçant h^^ par sa valeur, savoir: 

puis , prenant la diffcrentidie du résultat par rapport à r* considérée comme va- 
riable , et égalant à zéro le coefficient difTérentiel , on obtient 
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lif 

Cette équation fera connaître , par conséquent , la valeur de — , qui satisfait à la 

m 

condition désirée. Pour la résoudre numériquement , il faudra y substituer pour &* 

et pour les constantes leur valeur connue ; par cette première opération , le second 

/Il 
membre , ainsi que le coefficent de — dans le premier membre , se trouveront rem- 
placés par deux nombres , et l'équation se réduira à la forme très-simple 

A ^ I 1 l — t^ + c „ 

Alors , pour en déduire la valeur cherchée de "y » il faudra procéder par ta- 

tonnemens, c'est-à-dire essayer diverses valeurs de — jusqu'à ce qu'on trouve 

i;eUe qui rend le premier membre de l'équation égal au second \ mais , on ne 
doit pas croire que cette recherche offre la moindre difliculté, car il suffit tou- 
jours de trois ou quatre essais très-faciles pour parvenir à la solution cherchée. 
Nous avons , du reste , déjà dit ailleurs que le logarithme exprimé dans cette 
formule est un logarithme hyperbolique dont on trouve une Table dans les Tables 
de logarithmes de Callet, et dont , au besoin , on aurait également la valeur en 
multipliant le logarithme ordinaire correspondant par le nombre 2.302585 , ou, 
approximativement, par le nombre 2.303. 

La valeur de -^"9 déduite de l'équation précédente , fera connaître le point de 
la course où il faut fermer le robinet d'injection ou la soupape d'éduction, pour 

que la machine produise le plus grand effet utile dont elle est capable avec la 

f 
valeur donnée de y ; et comme , de plus , nous verrons bientôt que , quand cette 

quantité — est fixée pour la production du maximum d'effet utile , le contre-poids 

/Il 
de la machine l'est également , et^ vke versa , il s'ensuit que la valeur de — , 

déterminée par la recherche précédente , sera en même temps la clôture du ro- 
binet d'injection la plus avantageuse pour un contre-poids fixé. 

S VI. De la détente ou du contre-poids qui produisent le maximum absolu 

d^effet utile. 

Les divers problèmes que nous avons résolus jusqu'ici l'ont été en supposant 
qu'on interrompt l'arrivée de la vapeur dans le cylindre , après une certaine por- 

r 

tion de la course exprimée par — et que nous avons supposée fixée d'une manière 
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quelconque à priori. Mais, il est clair qu'à mesure qu*on donnera à celte quan- 
tité différentes valeurs , il s'ensuivra , pour la charge et la vitesse du piston , des 
valeurs différentes, et, par conséquent, aussi des valeurs différentes pour TeffeC 

utile de la machine. On peut donc se proposer maintenant de reconnaître, parmi 

p 
toutes les valeurs qu'il est possible de donner à — , et chacune d'elles étant sup- 
posée accompagnée de la clôture du robinet d'injection et de la charge le phis 
favorables , quelle est celle qui rendra l'effet utile de la machine un maximum ; 
et comme cette condition fixera la dernière des variables du problème , il est 
clair qu'elle déterminera le maximum absolu d'effet utile dont est capable la machine. 

Pour résoudre cette question d'une manière directe, il faudrait d'abord, dans la 
valeur de ar't;' donnée dans le paragraphe précédent , remplacer /" et A'" par leur 
valeur en fonction de F, d'après l'équation (7); et alors, en différentiant le ré- 
sultat par rapport à /' considérée comme variable , on pourrait arriver à la solu- 
tion cherchée. Mais, comme la forme de l'équation (7) ne permet pas qu'on en 
déduise facilement la valeur de /*', nous procéderons , dans le problème dont il 
est question, par la voie des approximations. 

Pour cela , nous considérerons d*abord l'expression de ar^if telle qu'elle est donnée 
un peu plus haut , savoir , 

ar»t)' = mS jr-ri ri — t— î \ — ! — ^-i — ! — i ; 

~r i n-fp 

et nous ferons observer qu'en y supposant pour un moment T == / , ce qui donne 

elle se réduit à la suivante : 

Mi£., L. nJrP _ (i + ^)r + r + ^(n + y) 



P ^ c e n-j-p 



/ / n+P 



D'autre part , en prenant la différentielle de cette expression par rapport à f con- 
sidérée comme variable, et égalant le coefficient différentiel à zéro, on obtient la 
relation 
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Cette équation exprime donc la condition cherchée ^ et comme le terme 

c n -{- p l-\-c 

est toujours une quantité très-petite, on peut la remplacer par la suivante : 



l i + <ï n + P 



(9 Us) 



et celle-ci pourra suffire dans la plupart des recherches pratiques. 

On remarquera que la solution donnée par la dernière équation, et même par 
réquation ( 9 ) , n'est qu'approximative , puisque nous avons , dans les formules , sup- 
posé r = ly ce qui n'est pas tout à fait exact. Si l'on a besoin d'une solution pré- 
cise, on devra donc, après avoir calculé l'effet utile de la machine avec cette 
détente, le calculer de nouveau avec une détente un peu plus grande ou un peu 
plus petite; et si l'on trouve que l'effet utile augmente en conséquence, on con- 
tinuera de faire varier la détente dans le même sens jusqu'à ce qu'on voie que 
l'effet utile cesse de croître : alors, on sera parvenu au maximum cherché. Il faut 
ajouter que ce tâtonnement n'offre pas de difficulté, parce que ce sont toujours 
les mêmes nombres qui se représentent dans le calcul, et qu'ainsi on n'a que de 
très-légers changemens & faire pour passer d'un premier calcul au suivant. Du reste, 

comme, en continuant le calcul que nous venons d'indiquer, on trouve que la 

p 
véritable valeur de -r- , qui produit le maximum d'^et utile, est (dus petite que 

celle déduite de l'équation (96»), et que, cependant, celle-ci se trouve déjà trop 
petite pour être admise dans la pratique, on n'aura que bien rarement besoin de 
pousser les recherches au delà de la solution donnée par l'équation (9 6ts). 

Ce calcul fixe donc la détente qui , étant accompagnée de la clôture du robinet 
dinjection la plus avantageuse pour cette détente , et en même temps de la charge 
la plus favorable pour cette clôture et cette détente réunies , fera produire , à la ma- 
chine, le maximum absolu d'effet utile dont elle est capable. Actuellement , il semble 
que le contre-poids de la machine reste encore indéterminé , et qu'on pourrait éga- 
lement chercher à le fixer de manière à le faire concourir encore à l'augmentation 
de l'effet utile. Mais si l'on observe que, dans tous les cas, nous supposons la 
charge réglée de manière à faire produire à la machine son maximum d'effet utile , 
ce qui suppose P* = P, on reconnaîtra que cette condition fixe d'elle-même lecon^^ 
tre-poids de la machine en fonction de la détente ; de sorte que celle-ci étant déter- 
minée, comme nous venons de le faire, le contre poids l'est également. 

En effet, en introduisant la condition P* = P dans l'équation générale (A), on 
obtient 
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Cette relation donne donc immédiatement la valeur da contre-poids que doit avoir 
la machine pour que les effets voulus soient produits, puisque toutes les quantités 
contenues dans le second membre ont des valeurs connues. Et Ion remarquera en 
même temps que , si Ton avait fixé d'avance le contre-poids , cette même équation , 

p 
résolue par rapport à — , ferait aussi connaître la détente la plus favorable pour le 

eontre-poids fixé. 

Ainsi y en définitive , en réglant la machine à la détente donnée par Téquation 
(9), ou, ce qui revient au même, en lui donnant le contre-poids indiqué par 

F 
l'équation (8), dans laquelle on aura mis pour —sa valeur déduite de Téquation 

(9); puis ensuite, en fixant la clôture du robinet d'injection ou de la soupape du 
condenseur au point marqué par l'équation (7)^ et, enfin, en donnant au piston la 
charge de Téquation (6), on fera produire à la machine le maximum absolu d'effet 
utile dont elle est capable. 

On remarquera que, dans quelques cas, l'équation (8) pourra donner, pour la 
Hjuantité n , une valeur négative ; c'est-à-dire que le contre-poids le plus avantageux 
2X>ur l'action de la machine devrait alors être appliqué -en faveur de la pression 
atmosphérique, et non dans le sens d'action de la vapeur. Ce n'est pas qu'on ne 
puisse , dans ce cas , employer un contre-poids différent et l'appliquer dans le sens 
ordinaire, mais il produira un moindre effet utile. Eu effet, on trouvera toujours 
alors que, pour régler la machine avec ce contre-poids, on la soumettra à l'une 
des quatre pertes d'effet suivantes : ou bien il faudra faire baisser la pression dans 
la chaudière , au moyen du registre de la cheminée , pour éviter le choc qui aurait 
lieu à la fin de chaque course montante par la trop grande prépondérance du con* 
tre-poids en faveur de la vapeur ; ou bien il faudra n'ouvrir le régulateur que 
partiellement pour arriver au même résultat; ou bien à la fin de chaque course 
montante , il faudra ouvrir le robinet d'injection avant que le piston soit arrivé au 
aommet de sa course; ou, enfin, il faudra laisser frapper le balancier contre les 
gardes du mouvement. Dans les trois premiers cas , on perdra une partie de l'effet 
dû à la détente de la vapeur, puisque cette détente n'aura plus lieu qu'à partir 
d'une pression moins élevée, ou sera supprimée avant la fin de la course; et» 
dans le dernier cas , il y aura , contre les ressorts , un choc représenté par la chute 
d'un poids égal à la trop grande prépondérance du contre-poids. Ainsi que nous 
l'avons dit plus haut, on aura donc toujours une perte d'effet utile; mais, comme 
l'application du contre-poids supposé pourra mieux convenir à certaines conditions 
particulières du travail, il pourra arriver, en définitive, qu'il devienne préférable 
dans l'application. 

En résumé , nous devons répéter , d'une manière générale , que si la détente de 
b vapeur, le contre-poids, la clôture du robinet d'injection ou la chaire de la 
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machine qui sont propres à produire le maximum d'effet utile , offrent des incon* 
véniens ou des impossibilités dans la pratique, on devra se borner à choisir, parmi 
les valeurs possibles de ces quantités , celles qui 3*écarteront le moins des résultats 
du calcul. Elles donneront alors la vraie solution du problème , puisqu'elles seroni 
les plus avantageuses que l'application puisse permettre. 

§ VIL Tables pour la solution numérique des formules pour les machines 

atmosphériques. 

Comme les formules qui précèdent contiennent les expressions logarithmiques l^ 
et A:*" dont le calcul peut présenter quelque longueur , nous donnons ici des Tables 
qui en feront connaître la valeur à simple vue. 
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TABLE POUR LA SOLUTION NUMÉRIQUE DES FORMULES. ~ (vàcoinii àTMOt»iiiQVBt ). 
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TABLE POUR LA SOLUTION NUMÉRIQUE DES FORMULES. 

( HÀCHmES ATHOSPHiRIQUES. ) 
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7.194 


4.182 


2.949 




0.71 


3.182 


2.345 


1.880 


0.97 


7.724 


4.357 


3.055 


- 


0.72 


3.230 


2.376 


1.901 


0.98 


8.349 


4.550 


3.127 




0.73 


3.281 


2.408 


1.923 


0.99 


9.096 


4.763 


3.226 




0.74 


3.337 


2.442 


1.946 


1.00 


10.000 


5.000 


3.333 


( 


0.75 


3.396 


2.478 


1.970 
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ARTICLE m. 

FORMULES PRATIQUES POUR LB CALCUL DES MACHINES ATMOSPHERIQUES , ET EXEMPLE DE 

LEUR APPLICATION, 

Pour obtenir les formules pratiques convenables au calcul des machines atmo»- 
phériques , il faut , dans les équations algébriques développées précédemmeDC , 
remplacer les quantités constantes par leur valeur déduite de rexpérience ou de 
Tobservation. 

bans oes machines, la pression P de la vapeur dans la chaudière est ordinai- 
rement d'une livre et demie à deux livres par pouce carré au-dessus de la pres- 
sion atmosphérique; c'est-à-dire qu'on a, en général , 

P =: 16«5 X i^^ livres par pied carré. 

La pression atmosphérique varie suivant Tétat de l'atmosphère , et , dans le cas 
d'expériences délicates , il est nécessaire de la mesurer exactement d'après Tobscr- 
yation du baromètre ; mais , dans les calculs généraux , on peut la prendre à sa 
valeur moyenne, qui est de 14.71 livres par pouce carré. En la rapportant au 
pied carré , on a donc 

r» 14.71 X 144 Ibs. 

La pression p de condensation dans le cylindre doit être observée directement 
dans chaque cas où la chose est possible. On se servira pour cela de Vindkaieiir 
de la pression de Watt , si la machine a un condenseur ; et si elle n'en a pas , 
on pourra se contenter de prendre la température de l'eau qui sort du cylindie 
après la condensation. Cette température étant aussi celle de la vapeur avec la- 
quelle l'eau était en contact , en consultant les Tables de correspondance entre la 
pression et la température dans les vapeurs en contact avec le liquide , chap. II, 
art. I,SIII, on connaîtra la presnon de condensation sous le piston. La tempe* 
rature de condensation , ainsi observée dans un grand nombre de machines atmoa- 
phériques, s*est trouvée varier entre 1 42 et 174 d^rés du thermomètre de Fahrenheit » 
ce qui correspond à des pressions de condensation comprises entre 3 et 7 livres 
par pouoe carré. Ainsi , en rapportant cette pression au pied carré , on aura le 
plus ordinairement 

p = 4.7X 144 Ibs. 

Cependant , comme il y a des machines où , pour empêcher la course descen- 
dante de se faire trop rapidement , on laisse pénétrer un peu d'air sous le piston 
par un robinet destiné à cet usage , il faudra , dans ce cas , tenir compte approxi- 
mativement du surcroit de résistance dû au ressort de cet air ; ou , ce qui est 
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mieux, if faudra recourir k rmdîcate'ur , pour avoir la pression sous le piston. II 
esc é^dent , du reste , que Femploi de ce robinet prouve un règlement imparfait 
de la Haaehine , et qu'il détruit, sans utilité, une partie de la force motrice. Il doit 
donc être évité autant que possible. 

Relativement à la valeur des frottemens /* , /^' et ^ , nous manquons d*expérienees 
spéciales qui puissent nous donner des notions certaines à ce sujet ; mais , pour être 
en mesure de montrer la /^J.«rrche du calcul dans les applications , nous estimerons 
approximativement ces quantités dans les machines atmosphériques , d'après leur 
valeur dans les machines de Watt à simple action. La construction peu dissem- 
blable de ces deux espèces de machines nous donne lieu de penser , en effet , 
qfœ cette évaluation sera assez voisine de la vérité pour que les résultats obtenus 
par ce moyen puissent être de quelque utilité dans la pratique. 

Dans les machines atmosphériiques munies , comme les machines de Watt , d'un 
eondienseor séparé et d'une pompe d'air , nous évaluerons donc le frottement d'après 
fea formées déjà données , savoir : 

^ 550 ^ 250 

■ 

dans lesquelles d représente , en pieds , le diamètre du cylindre de la machine 
dmt il est question ,, et /^ et /^* le frottement respectif de chaque course, en y com* 
prenant, d'une part, k travail de la pompe d'air, et, de l'autre, celui des pom- 
pes d'eau chaude et d'eau froide. 

Si la machine n'a pas de condenseur, c'est-à-dire si la condensation se fait dans 
le (^lindre à vapeur lui-même, la valeur de p sera diminuée du travail de la pompe 
d'air, qui n'existe pas, et le frottement sera sensiblement le même dans les deux 
courses ; mais comme ce cas ne se présente que dans de très-anciennes machines , 
dont la construction est beaucoup moins perfectionnée que celle des machines 
modernes , il n'est guère possible de leur supposer un frottement égal à celui d'une 
machine de Watt. Dans ce cas donc , on pourra prendre approximativement 

450 
f —' ~ d ' 

mais, du reste, ce frottement est si peu de chose, qu'un léger changement dans 
sa valeur altérerait à peine les résultats. 
En même temps , nous ferons , comme précédemment , 

^ = 0.14; 

et, de plus, ces machines étant à condensation, les constantes m et n du volume 
spéciGque de la vapeur auront, en mesures anglaises, les valeurs suivantes: 

m= 4,100,000, 
n = 250. 
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Enfin , quant à la vaporisation effective , il y a , dans ces machines , une distinc- 
tion à faire entre celles qui sont munies d*un condenseur séparé et celles qui D*ea 
ont pas . c*esi-à-dire dans lesquelles la vapeur est condensée dans le cylindre même « 
suivant le mode adopté avant l'invention du condenseur et pendant la durée du 
brevet que Watt obtint pour cet objet. Dans les machines à condenseur, on peut 
évaluer la vaporisation effective au même taux que dans les machines de Watt, 
c'est-à-dire à 0.95 de la vaporisation brute. Mais, dans les machines sans condenseur, 
comme à chaque coup de piston , le cylindre est d'abord refroidi à la température 
de condensation , et qu'il doit être ensuite réchauffé par la vapeur de la chaudière 
à la température correspondante à la pression que prend définitivement la vapeur 
à son entrée dans le cylindre , il est clair qu'il doit y avoir une perte considérable 
de vapeur due à cette cause. Watt a reconnu , par un grand nombre d'observations 
directes , que , dans les machines atmosphériques le moins sujettes à la perte dont 
nous nous occupons, la condensation qui a lieu par suite du refroidissement du 
cylindre s'élève à 0.75 de la vapeur utilisée; et que dans celles qui, au contraire, 
y sont le plus sujettes, cette condensation s'élève à deux fois la vapeur utilisée. 
{The articles Steam and Steam-engines , by John Robison, wiA Noîes and Additions 
by James Watt. Edinburgh^ 1818, p. 66 et 95.) Mais comme le dernier cas men- 
tionné parait un cas exceptionnel qui doit tenir à quelque défaut particulier, nous 
croyons que, dans les machines en bon état, on sera plus près de la vérité en pre* 
nant la perte de condensation comme variant entre 0.75 et 1.00 de la vaporisation 
utile. D'un autre côté, comme la vaporisation effective S, plus la perte due à la 
condensation, est égale à la vaporisation brute S', il s'ensuit que, dans ces machi- 
nes , la vaporisation effective se trouve comprise entre les deux valeurs suivantes : 

8 = —?- =0.57 S\ et S= f. =0.508», 

ce qui donne pour moyenne 

S = 0.535 S'. 

D'après ces données , pour obtenir les formules pratiques qui conviennent au cal- 
cul de ces machines, il faudrait pouvoir substituer, dans les équations algébriques 
«Icveloppées , la valeur de chacune des constantes qui y figurent; mab comme les 
pressions P et p varient dans les différentes machines , et que l'évaluation que nous 
avons donnée des frottemens varie également selon le diamètre du cylindre, nous 
nous contenterons de substituer les valeurs de?, m et n. Alors, les équations a! 
briques seront remplacées par les suivantes : 
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Farmuks pratiques pour les machines atmosphériques 

(mesures anglaises). 

CAS d'une charge ou d'une vitesse quelconques , AVEC UNE CLÔTURE DU ROBINET 

d'injection et une détente ou un contre-poids donnés. 

V = 4,100,000 TzrrVc • 

Vitesse du piston, en pieds, par 
minute. 

ar = <,iOO,000^*'-a (___*' J(»«H-p)-j-p[(W)r+r+2368*]. 

Charge utile du piston , en livres. 

^ "" 4,100,000 (1 + *)*' 

Vaporisation effective , en pieds 
cubes d*eau , par minute. 

E. u. = arv Effet utile , en livres élevées à i 

pied , par minute. 

E. n, ch. = ^^ Effet utile , en chevaux. 

E. u. 1 Ib. co. := ~ Effet utile de i livre de combus» 

^ tible , en livres élevées à i pied. 

£. a. 1 p. e. = ^. Effet utile de 1 pied cube d'eau va- 
porisé , en livres élevées à 1 pied» 

Q. CO. pr. 1 ch. = — — Quantité de combustible, en livres^ 

'"^ qui produit l'effet d'un ch^al. 

33000 S 
Q.cpr.lch. = Quantité d'eau , en pieds cubes , qui 

'^ produit l'effet d'un cheval. 

E.u.ch.pr.llb.co. = rswTîr Effet utile, en chevaux, produit par 

^^^ ^ livre de combustible. 

E.u.ch.pr.lp.e. = s^gg-§ Effet utile, en chevaux , produit par 

pied cube d'eau vaporisé. 

CAS DU maximum d'eFFET UTILE , AVEC UNE CLÔTURE DU ROBINET d'iNJECTION ET UNE 

DÉTENTE OU UN CONTRE-POIDS DONNÉS. 

, _ S 4,100,000 

« -Zi(2îJ0 + P)^illlJLl(250 + p) 

Vitesse du piston, en pieds, par 
minute. 
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Charge utile du pistou , en livres. 

Vaporisation eflective , en pieds 
cubes d'eau , par minute. 

E. u. = arV Effet utile , en livres élevées i ! 

pied , par minute. 

CLàXURB DU ROBINET D*1NJECT10N , QUI PRODUIT LE lAXIMUM d'eFFET UTILE , POUR UNE 

DÉTENTE OU UN CDNTRB-POIDS DONNÉS. 

r+^-iSôtPT + ^^^T^^'^^^'^*'^??^ 25ÔTP " 

Conditioa ma fixe la clôture du robi- 

r* 

net d*injection, ou la valeur de •?-. 
Dimns 9 00 comtrr^poids » qui produisent le maximum absolu d^bfi ex utue. 

r 1 «»tp+(it')r+r+»w 



/ 1 + ' 230tP 

Valeur approximative de la détente 
qui produit le maximam abiolu 
d*effet utile. 

n s: sm t ^* fr — ^-4-^ *^ ( 8S0 + P ). Contve-poids correspondant , en li- 
vres, par pied carré de la surfiN» 
du piston. 

Pour montrer maintenant une application numérique de ces formules , nous 
supposerons qu'il s'agit de calculer les effets de la machine atmosphérique établis 
à la mine de houille de Long-Benton , près Newcastle , par le célèbre ingénieur 
anglais Smeaton. Cette machine est bien connue , ayant servi de modèle à toutes 
celles de ce système, jusqu'au temps de Watt. Elle était sans condenseur, et pré- 
sentait les dimensions et données suivantes : 

Diamètre du cylindre , S2 pouces anglais, ou surface du piston a s= 14.75 pieds carr^ 

Gmrae du piston , I»» 7 pieds. 

Liberté du cylindre , 0.29 de la eourse utile du piston; ou c sar0.29{. 

Pression absolue de la vapeur dans la chaudière, 16.5 livres par pouce carré ; ou 
F 3s 16.5 X ^M Urres par pied carré. 

Température de condensation, 152 degrés du thermomètre de Fahrenheit , ce qui donne , 
pour la pression de condensation , 4 livres par pouce carré ; mais comme , pour empêcher 
la course descendante de se faire trop rapidement, on laissait entrer un peu d*air sous 
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le piston , ^ar un robinet deaûné à cet us^ge , k pression sous, le piston poQTiSÎt jtÈfe 
évaluée à 4«â5 Ibs par pouce carré ; oup «=& 4.âS X ^^^ ^^ P^ W^^ cariré.^ 

■ 

Vaporisation brute de la chaudière, 90 pieds cubes d'eau par heure , ou 1.50 pied cube 
^ d'ean par minute ; ce qui , d'après l'observation moyenne dans les machinessans eoiuZsn- 

setfr, donne , pour la vaporisation effective^ S«=s:OJ535X ^-^0 = 0.80 pied cube d'eau 

par minute. 
Consommation de houille de première qualité , 714 livres par heore ; ce qui fait 11.0 livres 

par minute, ou N = 11 .9. 
Contre-poids , 1 .25 par pouce carré de la surface du piston ; ou n == 1 .25 X ^^^ ibs par 

pied carré. 
Charge de la pompe foulante , mise en jeu dans la course montante pour tirer du puits 

l'eau servant à l'alimentation du réservoir d'eau froide et faisant partie de l'effet utile , 

0.44 livre par pouce carré de la surface du piston ; ou- /»* = 0.44 X ^^^ ll>s par pied 

carré. 

Avec ces données , la machine prenait une vitesse de 84 pieds par minute, quand 
la charge /»** de la pompe principale , ou pompe élévatoire , mise en jeu dans la 
oourse descendante» était de 7.07 livres par pouce carré de la surface du piston» 
c'est-à-dire quand on avait ^''«s:7.07X H4 Ibs par pied carré. Dans ce cas, en 
ajoutant à cette charge celle de la pompe foDlaote déjà mentionnée , on voit que la 
charge totale soulevée par le piston dans une oscillation complète de la machine 
était r = /»* 4" ^^'^= 7-^' X iM Ibs par pied carré de la surface du piston. 

Cela posé , pour soumettre cette machine au calcul , nous chercherons d*abord 
les effets qu'elle devait produire en y adoptant la charge et le contre-poids fixés, 
avec les autres circonstances du travail développées plus haut ; puis, ensuite, nous 
chercherons quelle est la charge, la clôture du robinet d'injection et la détente 
ou le contre-poids, qui lui auraient fait produire son maximum d'effet utile. 

Pour exécuter le premier de ces calculs d'une manière rigoureuse, il faudrait 
«voir le point de clôture du robinet d'injection de la machine dans b course 
descendante , et le point de clôture du régulateur ou détente dans la course mon- 
tante. Ces deux élémens du calcul ne nous ont pas été transmis d'une manière 
prédse ; mais , nous aurons une valeur moyenne assez voisine de la vérité , en 

prenant y = 0.90 et -y = 0.80. Du reste, de légers changemens à ces quan^ 

tités, en conservant toutefois la charge et le contre-poids fixés, ne produiraient 
que des changemens peu importans dans les résultats du calcul ; et si l'on vou- 
lait supposer pour /* et T' des valeurs plus grandes, on remarquera que les ré- 
sultats correspondans pour les effets de la machine deviendraient un peu moindres, 
ce qui les rapprocherait de ceux de Texpérience , comme on le verra bientôt. 

En introduisant donc les diverses données précédentes dans les formules prati- 
ques, pour déterminer ^'çibord la charge que pouvait supporter la machine à h 
vitesse de 84 pieds par minute d'après l'équation (S)j puis, faisant usage de cette 
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titesse et de la charge correspondante , pour avoir les effets utiles de la machine « 
on obtiendra les résultats du tableau suivant : 

BffeU de la machine à la tUesse donnée , avec la clôture du régtUateur , ta 

détente et le conire-poids fixés. 

4- — 0.90, -il = 0.80. -^ = l.S51bs. 

V = 84 

ar = 17868 

iû = ^" 

S = 0.80 

E. u = i,S00,930 

E. u. ch ^ 45.S 

E. u. i Ib. co. . . • = 126,i30 

E. u. i p. e = i,876,200 

Q. co. pr. 4 ch. • • . SES 0.262 

Q.e. pr. i ch «= 0.0176 

E. u. ch. pr. 1 Ib. co. es 3.83 
E. u. ch. pr. 1 p. c. • ^ 88.85 

On voit , d'après ces résultats , que pour la vitesse de Tobservation et les autres 
-conditions du travail, la charge de la machine devait être de S.il livres par pouce 
-carré du piston; mais si Ton observe que, faute de données & cet égard, nous 
n*avons pu tenir compte de la résistance de l'eau dans le tuyau d'ascension , ni du 
frottement des pistons et clapets de la pompe d'épuisement , on trouvera que ce ré- 
sultat devrait être quelque peu réduit pour représenter la charge vraiment utile de 
la machine. Or, rexpérience de Smeaton a donné, pour la même vitesse de 84 
pieds par minute, une charge utile de 7.51 livres par pouce carré de la surface 
du piston, qui n'est que très-peu inférieure à celle que nous venons d*obtenir. 
Cette expérience peut donc être considérée comme une confirmation des formules 
précédentes, autant du moins que les données qui nous sont transmises sur la 
machine en question permettent d'en établir le calcul. 

Nous venons de déterminer quels devaient être les effets de la machine dans 
les conditions données. Mais , maintenant , si l'on cherche d'abord la détente la plus 
favorable pour le travail de la machine, d'après l'équation (9), amsi que le con* 
Ire-poids correspondant d'après l'équation (8), puis la clôture la plus avantageuse 
du robinet d'injection et la charge la plus convenable du piston par les équations 
(7) et (6); ensuite, si l'on suppose également la machine réglée h diverses autres 
détentes plus convenables à la pratique, et qu'on détermine de même, pour ces 
détentes respectives , le contre-poids , la clôture d'injection et la charge du maximum 
d'effet, on obtiendra les nombres que nous allons rapporter. 
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On remarquera seulement que la formule approximative déduite de Téquation 
( 9 bis ) , pour avoir la détente du maximum absolu d'effet utile , donne pour cette 

r 

détente— s= 0.4S; mais comme, en continuant le calcul, ainsi que nous Tavons 
indiqué plus haut, on trouve que Teffet utile continue de croître à mesure qu'on 
diminue — , jusqu'à la valeur 0.34, il s'ensuit que c'est cette dernière détente qui 
satisfait en réalité à la condition voulue. 

Effets de la mocAine, avec diverses détentes et avec le contre-paids , la clôture du 
robinet d'injection et la charge le plus favorables à chacune de ces détentes res- 
pectives. 

Maxiamm d*effet utile, 

r 

—y- = 0.90 • . • 0.60 • . • 0.54 

jjj =— 0.»8 . . . 0.»7 • • • 2.99 

-T- • = 0.77 • . . 0.69 • • • 0.65 

v' = 79.72 • • . 115.95 . . . 187.55 

af* s=s 19633 •.. 16668 ... 11239 

^ = 9.24 • . . 7.85 ... 5.29 

S = 0.80 . . . 0.80 • . . 0.80 

E. u = 1,565,170 . . . 1,952,700 . . . 2,107,700 

E. u.ch «= 47.43 . . . 58.57 . . . 63.87 

E.u. Ub.co =B 131,530 . . . 162,410 • . . 177,110 

E. u. 1 p.e = 1,956,450 . . . 2,415,850 • . . 2,634,600 

Q. co. pr. 1 eh = 0.251 . . . 0.203 . . . 0.186 

Q. e. pr. 1 ch = 0.0169 . . • 0.0137 . . « 0.0125 

E. u. ch. pr. i Ib. co. • =s 3.99 • • • 4.92 • • • 5.37 

E. u. ch. pr. 1 p. e. . . »: 59.29 . . • 73.21 • • . 79.84 

Ces résultats font voir que le règlement le plus avantageux de la machine con- 
sisterait à fermer le régulateur à 0.54 de la course montante, et le robinet d'in* 
jection à 0.65 de la course descendante, & appliquer dans le sens ordinaire un 
contre-poids de 2.99 livres par pouce carré du piston, et enCn à donner au pis* 
ton une charge totale de 5.29 livres par pouce carré de sa surface. On obtiendrait 
alors de la machine son plus grand effet possible ; car , en exécutant le calcul pour 

p 
la détente -7-= 0.45 qui résulte de l'équation (9 6t>), et pour diverses autres dé- 
lentes plus voisines de 0.34, on obtient, pour les effets utiles, les nombres suivans: 

51 
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articles Vapeur et Machines à tapeur de rEncjfcbpééie anglaisé de Robison , recon- 
naît l'impossibilité absolue où il est de donner dea régies à cet égard , parce que , 
dit-il^ les principes qui règlent Faction de ces machines ne sont pas suffisamment 
connus pour cela (i). La facilité avec laquelle on calcule ces machines, aussi bien 
que toutes les autres, par la théorie que nous avons exposée, fournit donc une 
dernière preuve de la généralité et de l'exactitude de cette théorie. 

Pour obtenir, en mesures françaises , les formules pratiques que nous venons 
d'exposer , il faut observer que les valeurs des constantes reviennent alors aux 
suivantes : 



FMaaion absolue de la vapeur dans la diaudière , l.i59C kilogramme par centimètre 
carré; ouPasiiS96 kilogrammes par mètre carré. 

frtsma atmosphérique, i.0S3 lilogramme par centimètre carré ; ou f = i0330 kilo- 
grammes par mètre carré. 

PieMon OBdinaiie de eondcusation dans le cylindre, 0.3303 kilogramme par centi- 
Bètse cacsë. ;. ou p «« 3303 kilogrammes par mètre carrée. 

Frottement de la machine non chargée, exprimé en kilogrammes par mètre carré de 
Il surfilée du piston, pour une machine à condenseur, 

et pour one muMae sans eondensear , - 

la lettre i représentant d'aillenrs le diamètre du cylindre exprimé en mètrei» 
FMCcDieai aridilianael de la machine, par unité de la résistance imposée sur le pis- 
ton, \ de cette résistance, ou ^=s0.i4. 
Constante» du volume spécifique de 'la vapeur , 

m » 20,000,000 , 
n = 1200. 

Vaporisation eHèctive moyenne, pour une machine à condenseur, 0»95, et pour une 
nacUae sans eondenseur, 0.535 de la vaporisation brute; ou, dans le second cas, 
S = 0.535 S'. 

Cela posé , en faisant les substitutions principales , on obtient les formules qui 
suivent : 



(I) The artieUâ Stkam and Stiam-bsciiiu , 6y Mm Robison, wUh Note» and Additiom by James Watt. 
EdMmrgh, 1818; pages 81, 97, 103. 
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Formules pratiques pour les machines aimospkeriques 

(mesures françaises). 

CAS D*UNE CHARGE OU d'uNB VITESSE QUELCONQUES , AVEC UNE CLÔTURE DU ROBINET 

D*1NJEGTI0N ET UNE DÉTENTE OU UN CONTRE-POIDS DONNÉS. 



" (lta){r+n+r+ii8KW't'-=^Ç^(4MOtp)[*'"-{ltfl 



Vitesse du piston , en mètres, par 
minute. 



= »,000,000 -f V - a illpl'f jÇj- AiîOO + p) - ïf7[(i+fl/^rt illW]. 



Chai^ utile du piston , en kilo* 
grammes. 



(i + *)(r+n + r+ii835* + î— Çi^(iM0 + p)[r*-.(lt^*l 



^""30,000,000 " ~" (TtT)T 



Vaporisation effective , en mèlies 
cubes d*eau , par minute. 

£. Q. = oro « • Effet utile , en kilogrammes âerés 

i i mètre par minute. 



£. u.cfa. = 2^^ Effet utile, en chevaux. 

£. a. I k. eo. = -^ Effet utile de 1 kilogramme de com- 

^ bustible , en kilogrammes élevés à 

i mètre. 

E. u. 1 m. e. = **^ Effet utile de i mètre cube d'eau , 

S en kilogrammes élevés k i mètre. 

Q. co.pr. Ich. =:i^2^ Quantité de combustible, en kilo- 

<^^ grammes , qui produit Teffet d'un 

cheval. 

Q. c. pr. i ch. = ^££. Quantité d'eau, en mètres cubes, 

^^ qui produit l'effet d'un cheval. 

E.g.ch» pr. f k. co.= ■ ""^ Effet utile, en chevaux , produit 

^^^^ ^ par kilogramme de oombiistible. 



E.u.ch.pr. im. e.=:-— — Effet utile, en chevaux , produit par 

*^^ ^ mètre cube d'eau vaporisé. 

CAS DU MAXIMUM d'EFFET UTILE , POUR UNE CLÔTURE DU ROBINET d'iNJECTION ET UNE 

DÉTENTE OU UN CONTRE-POIDS DONNÉS. 

, S __ 20,000,000 .... j . . u 

»'= — • jrr : ,, , . Vitesse du piston, en mètres , par 

" -JL5(lj00tP) -lf(iaootp) minute. 
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Charge utile du piston , en kilo 
grammes. 






Vaporisation effective, en mètres 
cubes d'eau , par minute. 

£. u. = ar*v\ ••••• Effet utile , en kilogrammes élevés 

à i mètre , par minute. 

CLÔTURE DU ROBINET d'iNJECTION QUI PRODUIT LE MAXIMUM d'ePFET UTILE , POUR UNE 

DÉTENTE OU UN CONTRE-POIDS DONNÉS. 

r + c laootP T^***^ -(^t*)* -jr^ î5d5Tp ' 

Condition qui fixe la clôture du 
robinet d*injection , ou la valeur 

de j-. 

DÉTENTE , OU CONTRE-POIDS , QUI PRODUISENT LE MAXIMUM ABSOLU D'bFFET UTILE. 

T- = 7375 àc^ -ir^ • Détente approximative du maximum 

i If* i200+P absolu ïcffetutUe. 

n = 11B3K t />' t r j^ *' ( 1200 + P ). . , . Contre-poids correspondant , en ki- 
logrammes , par mètre cairé de 
la surface du piston. 

Si l'on veut appliquer ces formules à la même machine dont nous avons donné 
plus haut les dimensions en mesures anglaises, on aura d'abord pour les données 
du calcul : 

Diamètre du cylindre , 152.08 centimètres , ou a = 1.570 mètre carré. 

Course totale du piston , /= 2.154 mètres. 

Liberté du cylindre , 0.29 de la course utile du piston , ou c = 0.29 1. 

Pression absolue de la vapeur dans la chaudière, 1.1596 kilogramme par centimètre- 
carré , ou F = 11596 kilogrammes par mètre carré. 

Température de condensation , 66.66 degrés centigrades , ce qui donne pour la pression 
de condensation , 0.2811 kilogramme par centimètre carré , et en tenant compte du 
ressort de l'air introduit sous le piston , p = 2987 kilogrammes par mètre carré. 

Vaporisation brute de la chaudière , 0.04247 mètre cube d'eau par minute ; ou , vaporisa- 
tion effective , la machine étant sans condenseur , S = 0.02272 mètre cube d'eau par 
minute. 
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ConaoïBaiatMn de houille de première qodité dan» le même temp«» JiJSilt kUogramm», 
00 N = 5.395. 

Contre-poids , 0.0879 kilogramme par centimètre carré de la surface du piston , ou 
Q = 879 kilogrammes par mètre carré. 

Dans ces conditions , les effets de la machine , d*abord à la vitesse donnée de 
95.60 mètres par nûaute , en conservant le contre-poids désigné , ainsi que la 

détente —==0.90 et la clôture du robinet d'injection —=0.90; puis, emniile» 
en lui donnant la détente , le contre-poids , la clôture du robinet d'injection et h 
chufe ka plus favorables , aerôDi ceux des deux taUeaax auiiaiis : 

Effetê de la machine à la vitesse donnée, avec la clôture du robinet fFif^edbm, 

ht dkente et le amire-^foids fieéer. 

« 

|«».», ^-0.80, ^«0.0879. 
V >B SS.60 



r 



0.591 



10000 

S. ^ O.0M73 

B. u « 307,400 

K. tt* cil. • .- • * • • • «SB M 

B. u. i k. co «= 38,444 

B. u. i m. e = 9,128,500 

Q. eo. pr. 1 di. . • • a: 0.117 
Q. t. pr. 1 ch. . « * «s t.00049 
E. u. ch. pr. 1 k. co. = 8.54 
B. u. ch. pr. 1 m. e. s: 3029 

Effets de la machine y avec diverses détentes et avec le [contreiméde, ia «Ktorr du 
robinet dinjection et la charge k plus favorables à chacune de ces déknke re^ 
pectives. 

j a. 0.90 ... 0.60 ... 0.S4 

j- — 0.77 . . . 0.69 • . . 0.65 

" «s— 0.041 . . • 0.040 . . . 0.210 



10600 
v' = 24.30 . . . 35.34 . . . 57.16 



/ 



or* 



iOOOO 



MACHINES 


ATMOSPHÉRIQUES. 




8902 




7557 


. . . 5096 


0.650 




0.552 


... 0.372 


0.02273 




0.02272 


. .. 0.02272 


216,300 




267,090 


. .. 291,270 


4S 




59 


. .. 65 


40,093 




49,508 


. . . 53,990 


9,520,300 




ii, 755,800 


. . . 12,820,000 


0.il2 




0.091 


. .. 0.083 


0.00047 




0.00038 


. .. 0.00035 


8.9i 




11.00 


. .. 12.00 


21i6 




2612 


. .. 2849 
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E. u 

E. u. ch. . . . 
E. u. 1 k. co. • 
E. u. i m. e. . 
Q. co. pr. 1 ch. 
Q. e. pr. i ch. 
E.u. ch. pr.l k. co 
E. u. ch. pr. i m. e 

Pour les conséquences à tirer de ces résultats, nous renvoyons à ce qui a été 
dit relativement aux mêmes calculs en mesures anglaises. 



/ 
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ùlPIPiSriDlIlIK 



Courtes notions destinées aux personnes peu familiarisées avec les signes algébriques^ 
et propres à leur rendre clair et facile Fusage des formules contenues dans 
l'ouvrage. 



Parmi les personnes qui s'occupent de la confection ou de la conduite des machines 
à vapeur , et que cet ouvrage peut intéresser par conséquent , il en est un grand 
nombre qui sont peu familiarisées avec les termes algébriques , et qui renoncent ordi- 
nairement à la lecture d'un livre aussitôt qu'elles le voient s'éloigner des notions arith- 
métiques. Lorsqu'on veut rendre la lecture d'un ouvrage profitable à ces personnes , il 
est d'usage de faire suivre chacune des formules définitives de l'explication en toutes lettres 
des opérations arithmétiques qu'elle représente. 

Avec le nombre de formules que contient cet ouvrage , un tel procédé deviendrait à-peu- 
près impraticable , car l'explication de chaque série de formules exigerait un nombre 
de pages considérable. Nous croyons donc pouvoir y suppléer avec avantage en don- 
nant ici la signification de chacun des signes employés dans les formules , c'est-à-dire 
en expliquant quelles sont les opérations arithmétiques qui sont représentées par ces 
signes. Avec un très-petit nombre de notions à cet égard , les personnes que cet article 
peut intéresser trouveront que la lecture des formules est tout aussi facile en signes 
algébriques qu'écrites en toutes lettres , puisque ce n'est , après tout , qu'une manière 
abrégée d'exprimer les mêmes choses , et que , de plus , les opérations à faire pour 
arriver au résultat sont bien plus claires et bien plus faciles à saisir. D'un autre côté , 
la connaissance de la signification des signes en usage ne peut exiger que quelques heures 
d'attention , et une fois qu'on en sera maître , on se trouvera en état de lire non seu- 
lement les formules de cet ouvrage , mais toutes celles qui pourront se présenter dans 
des ouvrages différens. Nous croyons donc rendre un véritable service aux praticiens 
en ajoutant ici les courtes notions qu'on va lire. 

S2 
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A, B,«.., a^ft,..., I, m , n,..., etc; «, €, etc. Les lettres sont une manière abr^ée d'é- 
crire les quantités ou nombres sur lesquels on veut indiquer divers 
calculs h exécuter. Ainsi , par exemple , dans le deuxième chapitre de 
cet ouvrage , pour trouver le volume de la vapeur sous une pres- 
sion donnée, on fait usage du nombre 5,875,970; de même , en 
mesurant la surface du piston d'une machine , on peut trouver 
qu'elle a pour mesure 14.756 pieds carrés. Dans ce cas et dans d'au- 
tres semblables , il serait fort incommode de répéter continueDement 
ces nombres et de les inscrire à chaque instant , pour indiquer les 
calculs auxquels on doit les soumettre. Mais si l'on remplace tempo- 
rairement le premier par m et le second par a , qui sont des expressions 
très-courtes , les raisonnemens et les calculs se trouvent considéra- 
blement simpliGcs et deviennent bien plus faciles à suivre. Ensuite , 
quand on veut exécuter arithmctiquement les calculs indiqués , il n'y 
a qu'à se rappeler que les lettres m et a représentent les nomhres 
5,875,970 et 14.75G, et en effectuant avec ces nombres les opérations 
numériques exprimées dans les formules , on arrivera au résultat nu- 
mérique cherché. 

Les lettres ont , de plus , l'avantage de représenter les calculs à 
exécuter sous une forme tout-li-fait générale , et de manière à se 
prêter immédiatement à toutes les applications pratiques. En effet , 
supposons qu'une formule , ou règle, exprime que , pour connaître la 
chaire d'une machine , il faut exécuter certaines opérations arithmé- 
tiques sur les quantités exprimées par les lettres a , { , P»*-» qui re- 
présentent Taire du cylindre , la course du piston , la pression de la 
vapeur , etc. ; il est clair que , si l'on veut d'abord connaître la charge 
d'une première machine , on n'aura qu'à remplacer les lettres par 
les nombres qui expriment l'aire du cylindre , la course du piston 
et la pression de la vapeur dans la machine considérée , et qu*en ef- 
fectuant avec ces nombres le calcul indiqué , on obtiendra la charge 
cherchée. Mais si, un moment après, on veut résoudre la même question 
pour une seconde machine , on ne sera pas obligé , comme en arith- 
métique , de reprendre pas à pas le premier calcul , en le décomposant 
pour l'imiter ; mais on recourra simplement encore à la formule , et 
en y remplaçant maintenant les lettres par la valeur qu'elles ont dans 
la seconde machine , on en déduira encore , et avec la même facilité, 
la charge qu'elle doit avoir. Rien n'est donc plus court , plus simple 
et plus commode que remploi des lettres , et c'est ce qu'on recon- 
naîtra facilement dès qu'on aura essayé d'en faire usage. 

s Ce signe signifie égale; il exprime qu'une quantité que l'on cherche est 

égale au nombre résultant de certaines opérations effectuées sur 
d'autres quantités connues. Ainsi , par exemple , si l'on trouvait l'ex- 
pression 

V = 60 r , 



I 
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cela signifierait que la quantité V est dgale à 60 fois la quantité v. Par 
conséquent, si l'on savait d*ailleurs que la lettre v représente le nom- 
bre 100 , il s'ensuivrait que la quantité inconnue V aurait pour valeur 
60 fois iOO, ou 6,000. 

4* Ce signe signifie plus. Placé entre deux lettres ou deux nombres , il 

indique qu'on doit les ajouter ensemble. Si , par exemple , on trouve 
dans une formule une expression de la forme 

cela veut dire qu'au nombre 1 il faut ajouter le nombre J. Si donc on 
sait d'ailleurs que la lettre S représente le nombre 0.14 , Q s'en- 
suivra que l'expression 1 -{- ^ aura pour valeur 

1+^=1 4- 0.14 = 1,14. 

*-•«.••.. Ce signe indique moins. Ainsi , lorsqu'on trouve une expression de 

la forme 

P— /•— 2118, 

cette expression revient à indiquer que du nombre P il faut retrancber 
successivement le nombre fei 2118. Si donc on sait que la lettre P re- 
présente le nombre 7848 , et que la lettre f représente le nombre 
326 , l'expression chercbée aura pour valeur 

P — /•— 2118 = 7848 — 226 — 2118 = 5504. 

X Ce signe remplace les mots multiplii par. Ainsi , l'expression 

indique que les deux nombres représentés par les lettres a et t; 
doivent être multipliés l'un par l'autre , et le produit de cette multiplia 
cation sera la quantité exprimée ici par a X v* Cette multiplication à 
effectuer s'exprime également en séparant les lettres par un point, ou qn 
les écrivant simplement à la suite les unes des autres, sans aucune 
interposition de signe ; de sorte que les expressions 

a X V**** 9 a.v...., av, 

reviennent au même et expriment toutes trois le résultat de la multi- 
plication des nombres représentés par a et v. Si, par exemple, on trouve 
une expression telle que la suivante 

arv , 

et que Ton sache que la lettre a exprime le nombre 1.3963, la lettre r 
le nombre 3194.2, et la lettre v le nombre 170, l'expression a9i;auia 
pour valeur 

arv = 1.3963 X 3194.2 X 170 = 758,200. 
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•r Ce signe remplace les mots divisé par. Ainsi Texpression 



a 



exprime S divisé par a , ou le quotient résultant de la division du 
nombre exprimé par S , par le nombre exprimé par a. 
Par exemple , si Ton a S =0.378 et a= i.396 , il est clair que 

le terme — aura pour valeur 

S 0.378 

— =T^ÏÏÏÏ = 0.2707, 

Une fraction peut avoir son numérateur ou son dénominateur 
composé de ))lusieurs nombres , sur lesquels diverses opérations sont 
indiquées. Il faut alors exécuter d'abord ces opérations , de manière 
à réduire le numérateur et le dénominateur à un seul nombre ».avMit 
d'effectuer la division de Fun par Tautre , comme on la dit plus haut. 

Si , par exemple , on a la fraction 

4, 140,950 
620 + P ' 

et que Ton sache d'ailleurs que la lettre P représente le nombre 
7848 , on ajoutera d'abord le nombre G20 au nombre 78i8 ; ce 
qui donnera pour résultat le nombre 84G8, qui représentera, comme 
on le voit , le dénominateur de la fraction. Celle ci pourra donc dès 
lors être écrite sous la forme 

4,140,9^)0 

8468 ' 

et elle se réduira, par conséquent, à indiquer le simple quotient 
de deux nombres , comme précédemment. 

Si Ton trouve deux fractions séparées par le signe de l'addition , 
celui de la soustraction ou celui de la multiplication , cela signifie 
qu'après avoir cherché séparément le quotient indiqué par chacune 
de ces fractions, il faol, soit les ajouter ensemble , soit les retrancher , 
soit les multiplier l'une par l'autre. Ainsi Icxprcssion 

S 4,140,950 
a * 620 + P 

exprime qu'après avoir cherché le quotient indiqué par chacune des 
deux fractions, il faudra multiplier le premier de ces quotiens par 
le second. En supposant toujours aux lettres les mêmes valeurs nu- 
mériques que précédemment, le produit des deux fractions serait ici 
le nombre définitif 132.41. 
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n en serait de même , si ]*on trouyait deux fractions divisées Fune 
par Fautre. On réduirait d*abord chacune d*elles i un seul nombre , 
en prenant le quotient qu'elles représentent ; puis on diviserait les 
deux quotiens Tun par Tautre. 

( ) ou [ ] ou I I . La parenthèse indique que les diverses quantités qu'elle comprend doi- 
vent être d'abord réduites à un seul nombre avant d'effectuer les 
autres opérations indiquées dans la formule. 
Ainsi , par exemple , si l'on trouve dans une formule l'expression 

cela veut dire que c'est l'expression (i -[- ^) tout entière qui doit 
être multipliée par v. Il faut donc former d'abord la somme i + ^ , 
et la multiplier ensuite par le nombre v ; tandis que si l'on avait 
seulement 

cela voudrait dire qu'il faut former le produit iv , et y ajouter 
ensuite le nombre i. 

Il peut se rencontrer plusieurs parenthèses comprises les unes dans 
les autres, mais leur signification est toujours la môme. Si l'on a 
l'expression 

a[250+p+/^+(l+*)/-"], 

cela signifie qu'il faut d'abord former la somme (1 -|-^), puis la 
multiplier par /*" ; ensuite , ajouter à ce qui produit les quantités 
2oO , /) et /^ , ce qui donne le nombre représenté par la grande 
parenthèse ; et enfin , multiplier ce dernier nombre par la quantité a. 

Enfin , lorsqu'on trouve dans les formules une lettre surmontée d'un chiffre ou exposant^ 

c'est la même chose que d*écrire cette lettre autant de fois de suite 
qu'il y a d'unités dans le chiffre ou exposant. 
Par exemple, l'expression 

remplace l'expression v X ^9 ou r écrit deux fois de suite ; c'est-à-dire 
que c'est le produit de v par lui-même ou son carré. Si donc, on 
savait que v = 500 , la quantité représentée par v* serait 

V» = 300 X 300 = 90,000. 

Ces courtes explications sont tout ce qu'il faut pour lire et comprendre parfaite- 
ment toutes les formules contenues dans cet ouvrage. En remplaçant chacun des si- 
gnes qu'on verra dans une formule par la périphrase que ce signe représente, on lira 
la formule telle qu'elle doit être exprimée, et en effectuant ensuite les opérations arith- 
métiques indiquées par ces signes , on parviendra au résultat cherché. Une formule n*est 
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donc qu'âne manière abrégée d'écrire la suite des opérations à exécuter pour parvenir aa 
résultat dont on a besoin. 

Nous ferons suivre cette explication de quelques exemples que nous prendrons parmi 
les formules pratiques des machines à haute pression (p. 191). 

I. Supposons qu'on ait la formule 

_ S 4,140,950 



a 2738-l-(l + ^)r+/" 

qui est destinée à faire connaître la valeur inconnue de v; et supposons que Ton sache , en 
outre, que les lettres comprises dans cette formule ont la valeur suivante (p. 190 et 192): 

S = 0.378, 
a = 1.396, 
i = 0.14, 
r = 5194, 
f = 226. 

On formera d'abord la somme ( 1 -{^ ') indiquée dans la parenthèse ; ce sera 

14-^ = 1.14. 

Ensuite^ on multipliera ce nombre par r ou 3194 , et l'on obtiendra pour résultat 

(l + *)r = 1.14X 5194 = 3641. 

Enfin^ on y ajoutera les nombres 2738 et f ou 226 , et l'on aura, par conséquent, 

2738 + (1 + ^) r + /■= 6605. 

Ce sera donc le dénominateur de la fraction qui forme la seconde partie de la formule. 
En efiectuant la division du nombre 4,140,950 par le nombre qu'on vient d'obtenir 3 
y a un instant , le quotient sera 

4,140,950 4,140,950 



2738 + {l+*)r + / 6605 



= 627. 



D*un autre cAté, en divisant S par a, ou les nombres 0.378 et 1.396 l'un par Fautre» 



on a la valeur de la fraction -« , savoir , 

a 



S 0.378 ^ ^„^^ 
- = ^-ttt: = 0.2707. 



a 1.396 

En multipliant donc enfin ce dernier quotient par celui qu'on a obtena un peu plus 
haut on aura définitivement 

« = 5 . „ *'!y^'?^ . ^ = 0.2707 X 627 = 170. 
a 2738 + {i+*)r+/^ ^ 

Ainsi, on Toît qu'en effectuant successiTement la série de calculs indiqués par le peu de si- 
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gnes que nous avons expliques précédemment, et en procédant graduellement des termes 
les plus simples à ceux qui sont plus composés , on arrivera sans peine au résultat définitif. 
Nous donnerons encore quelques autres exemples de ces calculs; mais, au lieu d'effectuer 
les opérations , nous nous bornerons à exprimer en toutes lettres la signification de la for- 
mule , ce qui revient au même , et c*est alors qu'on reconnaîtra combien il est plus simple 
de représenter des calculs par une formule que de les exprimer par une règle écrite. 

II. Supposons que Ton ait la formule 

cela signifiera qu'on arrivera à la valeur cherchée de ar^ en effectuant les opérations arith- 
métiques suivantes : 
Ajoutez h Funité le nombre représenté par la lettre ^, et multipliez cette somme par 

le nombre v. 
Puis divisez le nombre S par le produit ainsi obtenu , multipliez le quotient de cette 
division par le nombre 4, 140,9li0, et écrivez à Fécart ce premier résultat partiel, 
qui représente le premier terme de la formule. 
Ensuite , ajoutez encore à Funité le nombre ^ , et divisez par cette somme le nombre a. 
De même , ajoutez au nombre 2758 le nombre /*, et multipliez la somme ainsi obtenue 
par le quotient précédent; puis mettez encore à Fécart ce second résultat partiel, 
qui représente le second terme de la formule. 
Enfin , du premier résultat partiel retranchez le second , et la différence sera la quan- 
tité cherchée ar. 
En effectuant ces diverses opérations avec les valeurs de S, a, ^, r et /*, données plus 
haut^ et supposant de plus le cas où la lettre v aurait la valeur t? = 170^ on trouve que 
la quantité cherchée ar aura pour valeur définitive 

ar = 4460. 

III. Si Fon a la formule 

2738 + (l+0^ + /' 



S = av 



4,140,930 



celte formule reviendra à l'explication arithmétique suivante : 
Au nombre 1 ajoutez le nombre ^ , et multipliez la somme par le nombre r. 
A ce produit ajoutez le nombre fei le nombre 2738. 
Puis, divisez la somme ainsi obtenue par le nombre 4,140,950 , et le quotient exprimera 

la valeur de la fraction comprise dans le second membre de la formule. 
Ensuite, multipliez le nombre a par le nombre t?; et multipliez le produit résultant par 

le quotient obtenu dans l'opération précédente. Le produit définitif sera la valeur 

cherchée de S. 
Pour les valeurs attribuées précédemment aux difTérenles lettres comprises dans la for- 
mule, le résultat du calcul donnera S = 0.378. 
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IV. Si l'on a la formule 
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r' = 



^ 4,140,980 
a ' 620 + P ' 



elle reviendra à ia paraphrase suivante : 
Au nombre 620 ajoutez le nombre P ; divisez par la somme ainsi obtenue le nombrB 

4,i 40,950, et inscrivez à part le quotient de cette division. 
Ensuite, divisez le nombre S par le nombre a , ce qui vous donnera un second quotient. 
Enfin , multipliez le premier quotient par le second , et le produit résoltant sera la ^'aleur 

cherchée de v'. 
Avec les valeurs déjà indiquées pour les lettres , et de plus , pour P=: 7848, te résultat 
de la formule précédente donnera t?* = 132. 
V. Enfin , si l'on a la formule 

«r'=q^{P-/--21l8), 

il est clair qu'elle signifiera ce qui suit : 

Du nombre P retranchez d'abord le nombre /*, et ensuite , retranchez encore du reste 

le nombre 2118. 
Ensuite , au nombre 1 ajoutez le nombre ^ , et divisez le nombre a par la somme ainsi 

obtenue. 
Enfin , multipliez ce quotient par la dilTérencc obtenue précédemment , et le produit défi- 
nitif ainsi formé sera la valeur chcrchcc de ar\ 
Les opérations ainsi indiquées , pour le cas où les lettres ont les valeurs déjà données plus 
haut, produisent, pour la valeur cherchée de ar\ la qunntité ar^ = 67o4. 

On voit , par ces exemples , combien il est Hicile de remplacer les formules par leur 
expression en toutes lettres , et, par conscciucnt , la vue des signes aljgébriqucs ne doit nul- 
icment arrêter les personnes peu familiarisées avec ralgrbrc. 
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